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Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi 
pengetahuan, keterampilan dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya melalui 
pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang 
saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. 


Buku ini disusun untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran pada mata 
pelajaran Teknik Pengendalian Instrumen Logam yang merupakan Mata 
Pelajaran Paket Keahlian Teknik Instrumentasi Logam, Program Keahlian Teknik 
Instrumentasi Industri, Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa, Sekolah 
Menengah Kejruan. Dalam penyusunannya Buku ini terdiri dari Dua jilid, dimana jilid 
1 dipergunakan untuk pembelajaran siswa di kelas XI semester Tiga, jilid 2 
dipergunakan untuk pembelajaran siswa di kelas XI semester Empat. 


Sesuai dengan konsep Kurikulum 2013, buku ini disusun mengacu pada 
pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk menemukan konsep yang 
sedang dipelajar melalui deduksi. Karenanya siswa diusahakan ditumbuhkan 
kreatifitasnya melalui bimbingan oleh guru. Materi Pembuatan Komponen Instrumen 
Logam disusun secara terpadu dan utuh, sehingga setiap pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang diajarkan, pembelajarannya harus dilanjutkan sampai 
membuat siswa kompeten sehingga menjadi landasan yang kuat untuk melanjutkan 
proses pembelajaran pada mata pelajaran paket keahlian. Pada akhirnya diharapkan 
siswa menyadari bahwa berbagai upaya dan teknologi yang dicipta manusia memiliki 
limit keterbatasan, sedangkan Tuhan Yang Maha Esa adalah maha sempurna. Siswa 
sebagai makhluk dapat mensyukuri terhadap potensi yang diberikan Tuhan 
kepadanya dan anugerah alam semesta yang dikaruniakan kepadanya melalui 
pemanfaatan yangbertanggung jawab. 


Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam 
Kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang 
tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk 
meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan 
pada buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan - 
kegiatan lain yang sesuai dan relevan dengan kompetensi keahian yang ditekuni 
siswa serta kondisi lingkungan sekolah. 


Sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan 
penyempurnaan. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, 
saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. 
Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat 
memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka 
mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). 


Pn en , November 2013 
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Peta kedudukan bahan ajar ini merupakan diagram,yang 


menunjukan tahapan atau tata urutan pencapaian kompetensi yang 
diajarkan dan dilatihkan kepada siswa, dalam kurun waktu yang 
dibutuhkan. 


Dengan membaca peta kedudukan bahan ajar ini, dapat dilihat 
urutan logis pembelajaran Bidang Keahlian Teknologi Dan RekayasaProgram 
KeahlianTeknik Instrumentasi Industri. Guru dan siswa dapat 
menggunakanBuku Teks Bahan Ajar Siswa ini, sesuai dengan urutan 


pada diagram ini. 


Kontrol Kontrol 
Proses Mekanik 


C.3 Paket Keahlian 


Simulasi Teknik Teknik Dasar 

0. Kelistrikan dan 

Digital : Instrumentasi 
Elektronika 


C.2 Dasar Program Keahlian 


















C.1 Dasar Bidang Keahlian 
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Sistem : kombinasi beberapa komponen yang bekerja secara bersama- 


sama dan membentuk suatu tujuan tertentu. 


Proses (alamiah) : suatu urutan operasi yang kontinu atau suatu 
perkembangan yangdicirikan leh urutan perubahan 
secara perlahan yang terjadi tahap demi tahap dengan 
cara yang relatif tetap dan memberikan suatu hasil atau 
akhir 


Proses (artifisial) : operasi yang dilakukan secara berkesinambungan 
yang terdiridari beberapa aksi yang dikendalikan atau 
pergerakan yang secara sistematikdiarahkan pada suatu 


hasil atau akhir. 


Plant : dapat berupa bagian suatu peralatan yang berfungsi secara 


bersama-sama untuk membentuk suatu operasi tertentu. 


Gangguan : suatu sinyal yang cenderung mempengaruhi (secara acak) 
nilai output suatu sistem: gangguan internal dan 


eksternal. 


Sistem kendali umpan balik (feedback control system) : sistem kendali 
yangmempunyai elemen umpan balik, yang berfungsi 
untuk mengamati keluaran yang terjadi untuk 
dibandingkan dengan masukannya (yang diinginkan). 
Sistem kendali kadang dibedakan menjadi dua kelas. 
Jika tujuan sistem kendali untukmempertahankan 
variabel fisik pada beberapa nilai yang konstan dengan 


adanya gangguan-gangguan, disebut sebagai. 


pengatur (automatic regulating system). Contohnya adalah sistem 


kendali suhu dan lain-lain. Jenis yang kedua adalah 


IX 


sistem kendali posisi atau servo mekanisme (servomechanism), yaitu 
sistem yangdigunakan untuk mengendalikan posisi atau 
pergerakan mekanis, seringkalidigunakan untuk 
menggambarkan sistem kendali dengan variabel fisik 
yang harus mengikuti atau melacak, dalam fungsi waktu 
yang diinginkan. Contohnya adalah gerakan lengan robot 


dan lain-lain. 


Sistem kendali proses (process control system) : sistem kendali yang 
umum digunakan pada industri, seperti untuk 
mengendalikan temperatur, tekanan, aliran,tinggi muka 


cairan dan lain-lain. 


Sistem kendali lingkar terbuka (open loop system) : sistem kendali 
dimana tidak terdapat elemen yang mengamati keluaran 
yang terjadi untuk dibandingkan dengan masukannya 
(Yang diinginkan), meskipun menggunakan sebuah 
pengendali (controller) untuk memperoleh tanggapan 


yang diinginkan. 


Sistem kendali lingkar tertutup (closed loop system): sebutan lain 


dari sistem kendali dengan umpan balik. 














PENDAHULUAN 








Pada bab ini kamu akan mempelajari gambaran secara umum 


mengenai sistem kendali, definisi-definisi, pengertian sistem kendali lingkar 
tertutup dan sistem kendali lingkar terbuka, pengelompokkan sistem 
kendali, prinsip-prinsip sistem kendali serta komponen komponen sistem 


kendali. 


Sistem kendali atau sistem kontrol dipergunakan pada sebuah alat 
otomatis dengan berbagai piranti berbasis listrik elektronik, mekanik, 
hidrolik dan pneumatik serta instrument ukur yang terintergrasi. Karenanya 


kamu hendaknya telah memprlajari prinsip dasar dari materi tersebut. 


Dengan mempelajari mata pelajaran ini, kamu akan memahami 
bagaimana sistem otomasi dikontrol atau dikendalikan. Instrumen logam' 
merupakan salah satu piranti yang digunakan dalam mengukur dan 
mengontrol proses kerja sistem otomasi. Kamu akan lebih memahami 
bagaimana perawatan instrument logam dengan mempelajari sistim kendali 


ini. 





Kemampuan awal Siswa sebelum mempelajari Buku Teks Bahan Ajar 


Siswa “Teknik Pengendalian Instrumen Logam” yaitu siswa telah 
memahami : 

1. Gambar Teknik 

2. Menggunakan perkakas tangan 

3. Teknik Kelistrikan dan Elektronika 

4. Simulasi Digital 
5 


. Teknik Dasar Instrumentasi 


2 





1. Petunjuk penggunaan lagi Siswa : 


. Siswa diharapkan telah memahami mata pelajaran atau materi 


yang menjadi prasarat pembelajaran modul ini. 

. Lakukan kegiatan pembelajaran secara berurutan dari Bab 1 ke Bab 
berikutnya. 

Rencanakan kegiatan belajar bersama guru, dan isilah pada kolom 
yang disiapkan pada tabel rencana pembelajaran. 

. Pelajari dan pahami setiap uraian materi dengan seksama. 

. Lakukan kegiatan yang diberikan pada uraian materi pembelajaran, 
kegiatan tersebut dirancang dalam bentuk: eksplorasi, 
diskusi,asosiasi, dan evaluasi hasil belajar pada setiap akhir bab. 
Kegiatan praktik kejuruan dilaksanakan dalam bentuk latihan 
keterampilan, kerjakan latihan tersebut dibawah pengawasan guru. 
. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan pada setiap 
pembelajaran untuk menyelesaikan tugas dan evaluasi hasil belajar 
. Lakukan setiap kegiatan dengan tekun, teliti dan hati-hati dengan 
menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

Jawablah soal evaluasi pada bagian review, penerapan dan tugas 
sesuai perintah yang diberikan. 

Uji kompetensi kejuruan adalah tugas proyek untuk mengevaluasi 
capaian keterampilan siswa, kerjakan uji kompetensi sesuai 
petunjuk. 

. Siswa dinyatakan tuntas menyelesaikan materi pada bab terkait, 
jika siswa menyelesaikan kegiatan yang ditugaskan dan 
menyelesaikan kegiatan evaluasi dengan nilai minimal sama 


dengan KKM (Kriteria Kelulusan Minimal). 


2. Peran Gwu: 


Merencanakan kegiatan pembelajaran siswa sesuai silabus. 
Mengarahkansiswa dalam merencanakan proses belajar 


Memfasilitasi siswa dalam memahami konsep dan praktik. 


2. D0 0D 


Memberikan motivasi, membimbing dan mengarahkan siswa dalam 
melakukan kegiatan yang diberikan pada uraian materi 
pembelajaran. Kegiatan tersebut dirancang dalam bentuk: 
eksplorasi,asosiasi dan evaluasi. 

e. Menekankan, selalu mengecek dan memfasilitasi penggunaan K3 
sesuai kegiatan yang dilaksanakan. 

f. Mengembangkan materi pembelajaranyang disesuaikan dengan 
kondisi siswa dan lingkungan sekolah. 

g. Memberikan contoh, memandu dan melakukan pengawasan 
pelaksanaan tugas siswa yang berkaitan dengan pembelajaran 
praktik di laboratorium atau bengkel kerja. 

h. Membantu Siswa untuk menetukan dan mengakses sumber belajar 
lain yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. 

i. Merencanakan seorang  ahli/pendamping guru dari tempat 
kerja/industri untuk membantu jika diperlukan 

j. Menyusun variasi kegiatan siswa, soal, latihan praktik dan uji 
kompetensi yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan 
sekolah. 

k. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya 

. Memeriksa seluruh hasil pekerjaan siswa baik berupa hasil 

pelaksanaan kegiatan maupun jawaban dari evaluasi belajar dan uji 

kompetensi. 


m. Mencatat dan melaporkan pencapaian kemajuan Siswa kepada yang 


berwenang. 








Hasil akhir dari seluruh kegiatan belajar dalam buku teks bahan ajar 
siswa ini adalah Siswa mampu: 
1. Mendeskripsikan mikro-prosessor pada sistim pengendalian 
besaran 
2. Membuat aplikasi mikro-prosessor pada sistim pengendalian 
besaran 
3. Menerapkan mikro-kontroller pada sistim pengendalian 
besaran 
4, Membuat aplikasi mikro-kontroller pada sistim pengendalian 
besaran 
5. Menganalisis alat kontrol besaran proses 
6. Mengolah alat kontrol besaran proses 
/. Menerapkan prinsip kerja dan karakteristik komponen 
elektromagnetik 
8. Menggunakan komponen elektromagnetik pada sistem kontrol 
pendalian besaran 
9. Menganalisis rangkaian elektromagnetik berbasis relay pada 
sistem kontrol 


10.Merakit rangkaian elektromagnetik berbasis relay pada sistem 


kontrol mekanik 








BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA 


PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK INSTRUMENTASI INDUSTRI 


MATA PELAJARAN : TEKNIK DASAR INSTRUMENTASI 


KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 


MATA PELAJARAN TEKNIK PENGENDALIAN INSTRUMEN LOGAM 


KELAS XI 


KOMPETENSI INTI 


1. 


Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya. 


. Menghayati dan mengamalkan 


perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan proaktif, dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 


. Memahami, menerapkan dan 


menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, dan prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian 
dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 


UNTUK SMK 


KOMPETENSI DASAR 


1.1. Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam 


melaksanakan pekerjaan di bidang teknik 
pengukuran besaran instrumen 


. Memiliki motivasi internal, kemampuan 


bekerjasama, konsisten, rasa percaya diri, dan 
sikap toleransi dalam perbedaan konsep berpikir, 
dan strategi menyelesaikan masalah dalam 
melaksanakan pekerjaan di bidang teknik 
pengukuran besaran instrumen 


. Mampu mentransformasi diri dalam berperilaku: 


teliti, kritis, disiplin, dan tangguh mengadapi 
masalah dalam melakukan tugas di bidang 
Teknik Pengukuran Besaran Instrumen. 


. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa 


ingin tahu, santun, jujur, dan perilaku peduli 
lingkungan dalam melakukan pekerjaan di 
bidang teknik pengukuran besaran instrumen 
Mendeskripsikan sistem logika digital 
Mendeskripsikan sensor dan transducer sebagai 
sistem kendali 

Mendeskripsikan prinsip operasional system 
kendali digital 

Mendeskripsikan mikro-prosessor pada sistim 
pengendalian besaran 

Menerapkan mikro-kontroller pada sistim 
pengendalian besaran 

Menganalisis alat kontrol besaran proses 
Menerapkan prinsip kerja dan karakteristik 
komponen elektromagnetik 





KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
3.9 Menganalisis rangkaian elektromagnetik berbasis 
relay pada sistem kontrol 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 4.2 Menggunakan sistim logika digital 
dalam ranah konkret dan ranah 4.3 Menggunakan sensor dan transducer sebagai 


abstrak terkait dengan sistim kendali 
pengembangan dari yang 4.4 Menggunakan prinsip operasional sistem kendali 
dipelajarinya di sekolah secara digital 
mandiri, dan mampu melaksanakan | 4.5 Membuat aplikasi mikro-prosessor pada sistim 
tugas spesifik di bawah pengendalian besaran 
pengawasan langsung 4.6 Membuat aplikasi mikro-kontroller pada sistim 
pengendalian besaran 
4.7 Mengolah alat kontrol besaran proses 
4.8 Menggunakan komponen elektromagnetik pada 
sistem kontrol pendalian besaran 
4.9 Merakit rangkaian elektromagnetik berbasis relay 
pada sistem kontrol mekanik 











Berilah tanda silang (Xx) pada tabel dibawah ini, dengan pilihan 
"ya" atau “tidak” dengan sikap jujur dan 
dapatdipertanggungjawabkan untuk mengetahui kemampuan 


awal yang telah Kamu (Siswa) miliki. 


Dapat 
Melakukan 
Pekerjaan Jika “Ya” 
Pernyataan Dengan Kerjakan 


Kompeten 


Mendeskripsikan mikro-prosessor pada 

sistim pengendalian besaran Evaluasi 
Membuat aplikasi mikro-prosessor pada Belajar 
sistim pengendalian besaran Bab 2 


Menerapkan mikro-kontroller pada sistim 

pengendalian besaran Evaluasi 
Membuat aplikasi mikro-kontroller pada Belajar 
sistim pengendalian besaran Bab 3 


Menganalisis alat kontrol besaran proses Evaluasi 
Mengolah alat kontrol besaran proses Belajar 


Bab 4 


Menerapkan prinsip kerja dan karakteristik 2 aja 
komponen elektromagnetik Belajar 
Menggunakan komponen elektromagnetik Bab 5 
pada sistem kontrol pendalian besaran 
Menganalisis rangkaian elektromagnetik 
berbasis relay pada sistem kontrol 

Merakit rangkaian elektromagnetik berbasis 
relay pada sistem kontrol mekanik 


Evaluasi 
Belajar 
Bab 6 














PENGENDALIAN DENGAN 
MIKROPROSESOR 


Kata Kunci: 
: Mikroprosesor 
: Operasi Mikroprosesor 

















Pada saat ini penggunaaan sistem mikroprosesor sudah meluas ke 


hampir seluruh bidang kehidupan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, 


kependudukan, politik, perang, peralatan kendali, dll. 


Penggunaan mikroprosesor pada sistem kendali dan instrumentasi 
diterapkan dihampir semua instrumen dan alat kendali, mulai dari 
instrument kecil sperti barcode reader, sampai instrumen besar seperti panel 


pesawat terbang. 


Oleh karena itu pada bab ini akan diajarkan materi tentang 
mikroprosesor dengan tujuan siswa Instrumentasi Logam mengenal lebih 
dekat pengetahuan tentang mikroprosesor. Pada bab ini dibahas materi 
sebagai berikut: Sejarah mikroprosesor, teknologi mikroprosesor, 
penggunaan mikroprosesor, arsitektur mikroprosesor, operasi dasar 
mikroprosesor, Flow cart (diagram alir) pada system mikroprosesor, dan 


perkembangan mikroprosesor. 
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Setelah mempelajari Bab 2 ini, Kamu diharapkan dapat: 


1. Mengidentifikasi lingkup materi Mikroprosesor 


2. Menerapkan prinsip Mikroprosesor 








meliputi 
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Rencana Belajar Swwa 





Pada hari INI, Lo. beaah TANGGA ansietas, tahun... Guru 
beserta siswa merencanakan pelaksanaan kegiatan belajar sebagaimana tabel di 


bawah ini 


Memahami 
2 | Penerapan Prinsip 
Mikroprosesor 


Mengerjakan soal 
evaluasi 





1) 








A. Sejarah Mikroprosesor 


Mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel Corporation pada 
tahun 19/71 berupa sebuah chip Intel 4004. Chip 4004 berupa LSI (Large 
Scale Integration) yang berisi rangkaian logika yang cukup besar, karena 
chip LSI mampu menggantikanratusan rangkaian yang digunakan dalam 
sistem mikro komputer konvensional yang digunakan pada waktu itu. Pada 
4004 memiliki 46 perintah (instruction) dan mampu memuat data sebanyak 
4 bit setiap saat. Selanjutnya mikroprosesor tersebut dikembangkan 
menjadi 8 bit data dan jumlah instruksi diperbanyak menjadi 48 instruksi 
dan nama barunya adalah 8008. Pada chip 8008 memiliki kecepatan proses 


yang lebih tinggi daripada 4004. 





Gambar 2.1 Mikroprosesor intel 4004 


Chip 4004 dan 8008 digunakan secara luas dalam berbagai bidang 
dan mampu memacu perkembangan industri dalam waktu yang sangat 
singkat dan hanya dalam waktu 2 tahun berikutnya telah dikembangkan 
mikroprosesor standar 8 bit tipe 8080 yang merupakan penyempurnaan dari 
8008 sehingga lebih canggih dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi serta 
jumlah instruksi yang lebih banyak. Dan satu tahun kemudian pabrik-pabrik 
komponen elektronik yang lain terinspirasi dengan intel 8080 dengan 


mengeluarkan berbagai macam mikroprosesor 8 bit dengan tipe yang sesuai 
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dengan pabrik pembuatnya. Misalnya Motorola dengan tipe 6800, Signetic 


dengan tipe 2650, Rokwell dengan PPS8 dan sebagainya. 


Pada tahun 1972, 8008 dengan bus data 8 bit digunakan oleh Don 
Lancaster untuk membuat cikal-bakal personal komputer. 8008 
membutuhkan 20 komponen tambahan untuk dapat bekerja penuh sebagai 
CPU. 





Gambar 2.2 Mikroprosesor intel 8008 


Tahun 1974, 8080 menjadi otak personal pertama komputer, Altair, 
diduga merupakan nama tujuan pesawat Starship Enterprise di film TV Star 
Trek. 8080 hanya membutuhkan 2 perangkat tambahan untuk bekerja. 
Selain itu 8080 terbuat dari transistor NMOS yang bekerja lebih cepat. 8080 
disebut sebagai mikroprosesor generasi kedua. Segera sesudah itu Motorolla 
membuat MC6800 yang juga merupakan CPU multiguna. MC6800 sangat 
populer karena menggunakan catu daya -#-5V, dibanding 8080 dengan catu 
daya —5V, #5V, -12V, dan #12V. 


Pada tahun 19/75 muncul mikroprosesor generasi ketiga yang 
dikeluarkan oleh Zilog Inc, yaitu dengan tipe Z80 yang mampu menutup 
kekurangan dari intel 8080 baik dari segi kecepatan, jumlah instruksi dan 
kemudahan dalam operasionalnya, dan pada saat itu pula pabrik-pabrik 
yang lain mulai berlomba-lomba untuk saling mengungguli antara yang satu 
dengan yang lain. Bahkan dikembangkan pula komputer dalam satu chip 
(single chip microcomputer) misalnya F8 dari Fairchild dan Mostek 8048 dari 


Intel dan lain-lainnya. 





Gambar 2.3 Mikroprosesor Zilog 80 dari Motorola 
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Tahun 1978, IBM menciptakan personal komputer PC-XT yang sangat 
populer menggunakan mikroprosesor 8086 dan 8088. Keduanya mampu 
menangani data 16 bit. Bedanya hanya pada ukuran bus data yang hanya 8 
bit untuk 8088 (operasi internal 16 bit), dan 16 bit untuk 8086. Kemudian 
Intel membut 80186 dan 80188 yang juga berisi perangkat peripheral 
terprogram. Tahun 1982, 80286 adalah prosesor pertama yang dapat 
menjalankan perangkat lunak yang ditulis untuk pendahulunya, karena 
instruksi yang dimiliki oleh seri sebelumnya semuanya dimiliki dan ditambahi 
dengan instruksi lain. Kompatibilitas ke atas ini kemudian menjadi ciri khas 
mikroprosesor Intel. Dalam 6 tahun, ada 15 juta PC-AT yang menngunakan 
80286 sebagai CPU. Tahun 1985, Intel membuat 80386 (386TM) yang 
mengandung 275 ribu transistor, dan merupakan mikroprosesor 32 bit yang 
dapat melakukan multi tasking (menjalankan beberapa program dalam 
waktu yang bersamaan). Tahun 1989, Intel 486TM adalah prosesor pertama 


yang mempunyai math coprosesor secara built-in di dalamnya. 





Gambar 2.4 Mikroprosesor intel 80386 


Tahun 1993, lahir keluarga prosesor Pentium@. Tahun 1995, prosesor 
Pentium@ Pro didesain untuk server 32-bit, mengandung 5,5 juta transistor 
dan mempunyai chip memori cache kedua di dalamnya. Tahun 1997, dibuat 
prosesor Pentium@ II dengan 7,5 juta transistor dan teknologi MMX, yang 
didesain khusus untuk memproses data video, audio and grafik secara 
efisien. Prosesor ini juga diperkenalkan dengan bentuk cartridge Single Edge 
Contact (S.E.C). Seiring dengan itu bermunculan seri Celeron yang 
merupakan versi Pentium dengan beberapa fitur yang dihilangkan untuk 


menekan biaya produksi. 


Tahun 1999 muncul Pentium III dengan 7/0 instruksi baru yang 


mendukung Internet Streaming SIMD. Prosesor ini berisi 9,5 juta transistor, 
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dan mengintroduksi teknologi 0,25-micron. Pada saat ini sedang 
dikembangkan mikroprosesor 64 bit, sehingga operasi-operasi matematis 
yang dilakukan dapat lebih cepat. Prosesor Intel Celeron merupakan 
prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna 
yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat bagi 
pengguna yang ingin membangun sebuah system computer dengan budget 
(harga) yang tidak terlalu besar. Prosesor Intel Celeron ini memiliki bentuk 
dan form factor yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium, tetapi 
hanya dengan instruksiinstruksi yang lebih sedikit, L2 cache-nya lebih kecil, 
kecepatan (clock speed) yang lebih lambat, dan harga yang lebih murah 
daripada prosesor Intel jenis Pentium. Dengan keluarnya prosesor Celeron 
ini maka Intel kembali memberikan sebuah prosesor untuk sebuah pasaran 


tertentu. 





pentlumP/// maria 
ta 


Gambar 2.5 Bentuk Intel Pentium III Internet Streaming SIMD 


Tahun 2000 Intel mengeluarkan produk terbarunya yaitu Intel@ 
Pentium@ 4 Prosesor, prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang 
kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3.06 GHz. 
Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1.5GHz dengan formafactor 
pin 423, setelah itu intel merubah formfactor prosesor Intel Pentium 4 
menjadi pin 4/8 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 
1.3 GHz sampai yang terbaru yang saat in mampu menembus 


kecepatannya hingga 3.4 GHz. 


Tahun 2001 intel memperbarui prosessornya yaitu InteI@R Xeon@ 
Prosesor, prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 
4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai computer server. Prosesor 
ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4 serta 
dengan memori L2 cache yang lebih besar pula. Pada tahun yang sama intel 


juga mengeluarkan produk yang lain yang dinamakan Itanium. Itanium 
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adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakain pada 
server dan workstation serta pemakai tertentu. Prosesor ini sudah dibuat 
dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya yang 
didasarkan pada desain dan teknologi Intel's Explicitly Parallel Instruction 
Computing ( EPIC ). 


Intoi@ Pentium8-4 Processor 


saban Neni ra 





Gambar 2.6 Layout mikroprosesor intel pentium 4 


Tahun 2002 Intel memperbaiki produk Itaniumnya yaitu Intel@ 
Itanum@ 2 Prosesor. Itanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga 
Itanium. Tahun 2003 intel mengeluarkan produk barunya yaitu InteI@ 
Pentium@ M Prosesor, dimana Chipset 855, dan Intel@ PRO/WIRELESS 
2100 adalah komponen dari Intel@ Centrino'”. Intel Centrino dibuat untuk 
memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah 


dibawa kemana-mana. 


Tahun 2004 mengeluarkan produk Intel Pentium M 735/745/755 
prosesors dan Intel E/520/E7/320 Chipsets dimana dilengkapi dengan 
chipset 855 dengan fitur baru 2Mb L2 Cache 400MHz system bus dan 
kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya, 
sedangkan 7320/7520 dapat digunakan untuk dual prosesor dengan 
konfigurasi 800MHz FSB, DDR2 400 memori, and PCI Express peripheral 
interfaces. Intel memperbaiki produknya pada tahun 2005 dengan 
mengeluarkan Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73GHz, dimana prosesor 
yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu 
yang lebih dari komputernya, prosesor ini menggunakan konfigurasi 
3.73GHz freguency, 1.066GHz FSB, EM64T, 2MB L2 cache, dan Hyper 
Ihreading. 


1/ 
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Gambar 2.7 Intel pentium 4 extreme edition 3.73GHz 


Pada tahun yang sama mengeluarkan juga Intel Pentium D 
820/830/840 yaitu Prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena 
menggunakan 2 buah inti, dengan konfigurasi 1MB L2 cache pada tiap core, 
800MHz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2.8GHz, 3.0GHz, dan 


3.2GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan Hyper Threading. 


Tahun 2006 mengeluarkan lagi produk Intel Core 2 Guad 06600 
dimana Prosesor untuk type desktop dan digunakan pada orang yang ingin 
kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki memiliki 2 buah core dengan 
konfigurasi 2.4GHz dengan 8MB L2 cache (sampai dengan 4MB yang dapat 
diakses tiap core ), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power ( TDP 
) Tahun 2006 juga mengeluarkan produk Intel @Guad-core Xeon 
X3210/X3220 yaitu Prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki 
2 buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2.4GHz, 
berturut-turut , dengan 8MB L2 cache ( dapat mencapai 4MB yang diakses 
untuk tiap core ), 1.06GHz Front-side bus, dan thermal design power (TDP) 
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B. Teknologi Mikroprosesor 


Saat sekarang sebuah mikroprosesor yang cukup canggih dapat 
diperoleh dengan harga yang murah tidak lain disebabkan oleh 
perkembangan teknologi pembuatan mikroprosesor yang sudah sangat maju 
sehingga kerumitan dalam suatu rangkaian ribuan hingga jutaan komponen 
dapat dibuat dalam satu chip yang kira-kira hanya berukurankurang lebih 
hanya 1 cm saja. Dalam pembuatan mikroprosesor dikenal bermacam- 
macam teknologi yang diterapkan. Pada masing-masing teknologi memiliki 
karakteristik tertentu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yaitu 
kecepatan proses, harga yang lebih ekonomis atau dalam hal penggunaan 
daya yang sangat rendah. Teknologi dalam pembuatan mikroprosesor yang 


dikenal saat ini adalah: 


e Teknologi PMOS (chanel P Metal Oxide Semiconductor) 

e Teknologi NMOS (chanel N Metal Oxide Semiconductor) 

e Teknologi CMOS (Complementary-NMOS) o Teknologi bipolar 
jenis ECL 

e Teknologi bipolar jenis Schottky 

e Teknologi bipolar TTL 


e Teknologi Galium Arsenide dan lain-lain. 


Tabel 2.1 
Macam dan teknologi mikroprosesor 


Intel B0S0, 5055, 8056, 5748 


hlabsrala 6500, 6501, 5502, 6505, 5509 
Fing 280, 28000 

NS 32032 

Motarola 145805, 14500 

Intersil 50041, Boi 

Ints1 1901 

AMD Am290 1, 23053 





Dari sekian teknologi yang digunakan dalam pembuatan 
mikroprosesor maka yang paling murah adalah teknologi PMOS dan yang 
paling sedikit penggunaan daya adalah jenis teknologi CMOS. Pada Tabel 2.1 
dijelaskan beberapa macam mikroprosesor dan jenis teknologi yang 


dipergunakannya. 


C. Penggunaan Mikroprosesor 


Penggunaan sebuah mikroprosesor sebenarnya sangatlah luas karena 
mampu menggantikan hampir semua perangkat yang berbasis sistem digital 
serta flexibilitas kerjanya yang sangat tinggi. Keterbatasan dalam 


pemakaiannya pada umumnya banyak dipengaruhi antara lain: 


e Kemampuan untuk memahami kerja mikroprosesor o Kemampuan 
daya imajinasi perancang dan pemrograman 

e Kompatibilitas perangkat tambahan serta tersedianya sarana 
pendukungnya. Sampai saat ini mikroprosesor digunakan secara luas 
dalam berbagai bidang, baik yang menyangkut penggunaan langsung 
dalam sebuah sistem komputer personal sampai komputer main 
frame maupun bidang lain dalam sistem elektrik sampai mekanik 
yang memerlukan pengendalian yang langsung dapat ditangani oleh 
sebuah mikroprosesor, bahkan dari alat rumah tangga, alat hiburan, 
sistem komunikasi, industri sampaim dengan perlengkapan militer. 


Adapun kriteria pemilihan mikroprosesor ditentukan antara lain: 


e Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem o Jumlah dan jenis 
komponen yang dipergunakan 
e Kecepatan operasi kerja 
e Kompatibilatas perangkat penghubung/tambahan 
se Ada tidaknya modifikasi yang akan dilakukan terhadap sistem 
dikemudian hari. 
Disamping itu harus diperhatikan pula keuntungan dan kerugian yang 


ditimbulkan oleh pemakaian suatu sistem mikroprosesor dalam 
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penggunaanya. Beberapa keuntungan dari penggunaan sistem 
mikroprosesor antara lain: 

e Sistem mikroprosesor dapat diprogram (programable), sehingga 
dengan perangkat keras (hardware) yang relative sama tetapi dapat 
dipergunakan untuk bermacammacam sistem aplikasi yang berbeda 
tergantung dari program yang diberikan pada perangkat keras 
tersebut. 

e Sistem menjadi lebih handal baik dalam kecepatan maupun ketepatan 

e Operasional menjadi lebih mudah, bahkan dapat diatur untuk kearah 
otomasi 

e Jumlah komponen yang diperlukan semakin sedikit serta daya yang 
diperlukan semakin kecil pula. 

Disamping keuntungan yang menjanjikan, sistem mikroprosesor juga 
memiliki kerugian-kerugian sebagai berikut: 

e Mikroprosesor banyak jenisnya dan antara satu dengan yang lainnya 
tidak kompatible karena dari segi hardware maupun softwarenya 
berbeda, sehingga pengembangan sistemnya juga tidak sama 

e Mikroprosesor mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga 
suatu sistem mikroprosesor menjadi cepat usang (out of date). 
Aplikasi yang memungkinkan menggunakan mikroprosesor dapat 

dikelompokkan dalam berbagai bidang, diantaranya adalah Bidang komputer 
yaitu komputer (mikro komputer), terminal peripheral controller ( printer, 
disk, key board). Bidang komunikasi dan jaringan komputer (switch, router). 
Bidang kedokteran contohnya yaitu instrumentasi kedokteran. Bidang 
industri yaitu PLC (Programable Logic Controller), kendali (control) ban 
berjalan (conveyor), pengatur kecepatan motor (motor dc dan ac), servo 


posisi, kendali proses, robotika. 


Aplikasi dibidang lain adalah bidang militer contohnya Peluru Kendali 
(Rudal), bidang kedirgantaraan contohnya sistem avionik, bidang alat-alat 
rumah tangga contohnya adalah mesin cuci, microwave oven, 
pemrograman acara (kanal) pada TV, remote control, sound system, 
syntesizer. Bidang hiburan dan mainan anak-anak contohnya adalah Game 


dan Play Station. 
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D. Arsitektur Mikroprosesor 


Ada tiga jenis arsitektur Mikroprosesor: 


1. Arsitektur I/O Terisolasi 


Mikroprosesor dengan arsitektur I/O Terisolasi menggunakan disain 
pengalamatan atau pemetaan I/O terpisah atau terisolasi dengan 
pengalamatan atau pemetaan memori. Pengalamatan I/O menggunakan 
sebagian dari jumlah saluran alamat (Address Buss) sedangkan 


pengalamatan memori menggunakan semua saluran alamat (Address Buss). 


Metode I/O terisolasi menggunakan akumulator pada CPU untuk menerima 
informasi dari I/O atau mengeluarkan informasi ke bus I/O selama operasi 
Input Output. Tidak ada Register lain selain akumulator yang terpakai untuk 
akses I/O. Metode I/O Terisolasi disebut juga dengan I/O akumulator. 


Konsep ini memiliki pengaruh penting pada program komputer yaitu: 


sx Instruksi yang digunakan hanya dua kode operasi yaitu IN dan OUT 

» Informasi/data yang ada pada akumulator harus dialihkan pada suatu 
lokasi penyimpanan sementara sebelum ada operasi I/O berikutnya 

» Perlu ada tambahan instruksi pada program pengalihan data/informasi 
pada akumulator 

e Keuntungan metode I/O terisolasi: 

» Komputer dapat mengalihkan informasi/data ke atau dari CPU tanpa 
menggunakan memori. Alamat atau lokasi memori untuk rangkaian 
memori bukan untuk operasi I/O 

» Lokasi memori tidak terkurangi oleh sel-sel I/O Instruksi I/O lebih 
pendek sehingga dapat dengan mudah dibedakan dari instruksi memori 

» Pengalamatan I/O menjadi lebih pendek dan perangkat keras untuk 
pengkodean alamat lebih sederhana. 

Kerugian metode I/O terisolasi. Lebih banyak menggunakan penyemat 
pengendalian pada Mikroprosesornya. Mikroprosesor buatan Intel dan 


Mikroprosesor buatan Zilog menggunakan arsitektur I/O Terisolasi. 


2) 


2. Arsitektur I/O Terpetakan dalam Memori 

Mikroprosesor dengan arsitektur I/O terpetakan dalam memori 
menyatukan sel-sel I/O dalam pengalamatan yang bersama dengan sel-sel 
memori. I/O yang terpetakan dalam memori menunjukkan penggunaan 
instruksi tipe memori untuk mengakses alat-alat I/O. 

I/O yang dipetakan dalam memori memungkinkan CPU menggunakan 
instruksi yang sama untuk alih memori seperti yang digunakan untuk alih 
I/O. Sebuah pintu I/O diperlakukan seperti sebuah lokasi memori. 
Keuntungan sistim ini adalah instruksi yang dipakai untuk pembacaan dan 
penulisan memori dapat digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan 
data pada I/O. 

Kerugiannya pertama tiap satu pintu I/O mengurangi satu lokasi 
memori yang tersedia. Kedua alamat lokasi I/O memerlukan 16 bit saluran. 
Ketiga instruksi I/O yang dipetakan dalam memori lebih lama dari instruksi 


I/O terisolasi. 


3. Arsitektur Harvard 
Arsitektur Harvard menggunakan disain yang hampir sama dengan 

arsitektur I/O terisolasi. Perbedaannya pada arsitektur harvard antara 
memori program dan memori data dipisahkan atau diisolasi. 
Pemisahan antara memori program dan memori data menggunakan perintah 
akses memori yang berbeda. Harvard arsitektur ditinjau dari kemampuan 
jumlah memori lebih menguntungkan. Ada empat jenis bentuk kemasan 
Mikroprosesor: 

e PDIP: Pastic Dual Inline Package 

e PLCC: Plastic J-Lieded Chip Carrier 

e TOFP: Plastic Gull Wing OGuad Flat Package 

e SOIC: Plastic Gull-wing Small Outline. 


23 





Feature Kasus pada Zilog Z-80 CPU 
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Gambar 2.8 Susunan dan Konfigurasi Pin Z-80 CPU 


Keterangan Gambar 2.8 adalah sebagai berikut: 


e  Mikroprosesor 8 bit dengan arsitektur I/O Terisolasi 

e 16 bit Address Bus dengan kemampuan: pengalamatan memori 64 
Kbyte, Pengalamatan I/O 256 byte 

e 148 instruksi 

se 8 buah Register 8 bit sebagai Regiter utama, buah register 8 bit 
sebagai Register alternatif, 4 buah Register 16 bit, 2 buah Register 8 
bit fungsi khusus. 

e Frekuensi Clock 2,5 MHz - 4 Mhz 

e  Komsumsi Daya: Aktif 150 mA 


e Kemasan PDIP 
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Kendali CPU menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: 


»n Mi“ (Machin Cycle One: satu siklus mesin) merupakan pin keluaran 
aktif rendah jika CPU sedang mengambil sandi operasi instruksi dari 
memori. Pada saat ini bus alamat berisi alamat memori seperti data 
yang ada pada Register PC, dan data bus mengarah masuk. 

n MREO“ (Memori Reguest: pesan memori) merupakan pin Keluaran 
aktif rendah pada waktu saluran alamat berisi alamat memori 

s TORO” (Input Output Reguest: pesan Input Output) Keluaran aktif 
rendah pada waktu saluran alamat AO s/d A7 berisi alamat I/O 

s RD“ (Read: Baca) Keluaran aktif rendah pada waktu CPU melakukan 
operasi baca/memasukkan data 

» WRSF (Write: Tulis) Keluaran aktif rendah pada waktu CPU melakukan 
operasi tulis/mengeluarkan data 

s RFSH“ (Refresh: Penyegaran) Keluaran aktif rendah jika CPU 
mengeluarkan alamat memori untuk menyegarkan memori mekanik 

»  HALT“ Keluaran aktif rendah pada saat CPU melaksanakan instruksi 
Halt/berhenti 

»  WAITF Masukan dibuat aktif rendah oleh alat luar yang menyela kerja 
CPU 

s  INTX (Interrupt: interupsi) Masukan aktif rendah jika ada luar yang 
meminta layanan interupsi 

» NMIS (Non Mascable Interrupt: interupsi yang tidak bisa dihalang) 
Masukan aktif rendah jika ada selaan yang yang tak dapat dihalangi 

» RESET“ Masukan dibuat aktif rendah oleh alat luar untuk membuat 
CPU ada dalam keadaan awal 

»n  BUSRO” (Buss Reguest: pesan bus) Sinyal masukan yang dibuat aktif 
rendah jika ada alat luar yang meminjam bus sistem 

1»  BUSAKs (Bus Akcnowledge) Keluaran aktif rendah yang menandakana 


CPU mengijinkan peminjaman bus sistem. 


Z-80 CPU dalam menggendalikan sistem menggunakan enam pin 
kendali dan empat diantaranya digunakan untuk berkomunikasi dengan 
Memori dan I/O. Cara berkomunikasinya menggunakan status bit seperti 
tabel berikut: 
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Tabel 8.2 
Operasi Komunikasi Memori 





Ltihan 1: 
1. Sebutkan tiga jenis arsitektur mikroprosesor! 


2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kemasan PDIP, PLCC, TOFP, SOIC! 


Jawaban: 


1. Ada tiga jenis arsitektur mikroprosesor: 
e Arsitektur I/O terisolasi 
e Arsitektur I/O terpetakan dalam Memori 
e Arsitektur Harvard 
2. PDIP: Kemasan IC bahan dari plastik kaki/pin dalam dua jalur 
PLCC: Kemasan IC bahan dari plastik kaki/pin dalam 4 sisi 


mengarah masuk 


TOFP: Kemasan IC bahan dari plastik dengan pin bentuk sayap di 4 


SISI 


SOIC: Kemasan IC bahan dari plastik dengan pin bentuk sayap di 2 


SISI 
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E. Operasi Dasar Mikroprosesor 





Gambar 2.9 Blok Diagram Sistem Mikroprosesor 


MPU adalah sebuah CPU yang tersusun dari tiga bagian pokok yaitu: 
e Control Unit (CU) 
e Arithmetic Logic Unit (ALU) 
e Register Unit (RU) 


Sebagai CPU, MPU bekerja dan melakukan fungsi dasar yaitu fungsi 

Logika dan Aritmetika. Fungsi Logika antara lain fungsi AND, OR, XOR, CPL, 
dan NEG. Sedangkan fungsi Aritmetika antara lain: ADD, SUB, ADC, SBC, 
INC, dan DEC. 
Disamping fungsi pengolahan Aritmetika dan Logika MPU juga melakukan 
fungsi pengalihan data dengan menggunakan perintah MOV, atau LOAD, 
EXCHANGE, PUSH, dan POP. Untuk menyimpan program dan data yang 
digunakan pada sistem Mikroprosesor harus dilengkapi dengan Memori. 

Jadi memori mutlak diperlukan dalam Sistim Mikroprosesor. Tanpa 
ada memori Sistim Mikroprosesor tidak dapat bekerja terutama memori 
program dalam ROM. I/O unit dipersiapkan untuk menghubungkan MPU 
dengan alat-alat input-output luar seperti Keyboard, Monitor, Printer, Mouse, 


dan sebagainya. 


2/1 





Sistim Bus 


Mikroprosesor berkomunikasi dengan unit memori, unit I/O 
menggunakan saluran yang disebut dengan BUSS. Setiap Mikroprosesor 


dilengkapi dengan tiga bus sebagai berikut: 


Tabel 8.3 
Sistem Bus 


Arah Data Jumlah 


Nama Buss 
dari CPU Saluran 


Bus Data Masuk dan Keluar 8 bit 





Bus Kendali Masuk dan Keluar 10-12 bit 


Alih data diantara MPU dengan komponen luar berlangsung pada Bus 
Data. Mikroprosesor standar memiliki saluran bus data 8 bit dua arah artinya 
alih data atau informasi berlangsung pada 8 saluran paralel dari MPU ke unit 
lain diluar MPU atau dari unit lain di luar ke MPU. 

Untuk menetapkan kemana data itu dikirim atau dari mana data itu 
diambil di gunakan bus alamat. Bus alamat bertugas menetapkan dan 
memilih satu lokasi memori atau satu lokasi I/O yang hendak di akses. 

Bus Kendali adalah seperangkat bit pengendali yang berfungsi mengatur: 
(1) Penyerempakan memori, (2) Penyerempakan I/O, (3) Penjadualan MPU, 
Interupsi, DMA , (4) Pembentuk Clock, dan Reset. 





Bus Kendali 


Gambar 2.10 Blok Diagram Sistem Bus 
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F. Perkembangan Mikroprosesor 


Mikroprosesor sebagai komponen utama dalam Sistim Mikroprosesor 
dapat dikelompokkan menurut: (a) Teknologi yang digunakan: (b) Jumlah 
Bit Data: (c) Kemampuan atau Karakteristik Mikroprosesor. Tabel 8.4 
menunjukkan pengelompokan perkembangan Mikroprosesor. Disamping 
teknologi PMOS (Metal-Oxide Semiconductor kanal P) dan teknologi NMOS 
(Metal-Oxide Semiconductor kanal N) yang paling banyak digunakan sebagai 
teknologi pembuatan mikroprosesor masih ada teknologi lain yaitu: 

» Teknologi CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor ) 

» Teknologi CMOS-SOS (teknologi CMOS menggunakan subtrat Sphir- 
Silicon-On-Sapphire) 

» Teknologi Bipolar jenis ECL (Emitter-Coupled-Logic) 

» Teknologi Bipolar jenis Schottky 

» Teknologi Bipolar jenis I2L (Integrated-Injection-Logic) 

» Mengingat makin banyaknya macam dan jenis Mikroprosesor yang ada 
sampai saat ini, maka sebagai pemakai kita perlu menentukan macam 
komponen yang paling sesuai dengan keperluan kita. Dalam memilih 
komponen Mikroprosesor beberapa hal pertimbangan perlu dikaji 
misalnya: 

» Pertimbangan Sistim meliputi karakteristik sistim, jumlah Supplier, 
harga, dan ketersediaan. 

s» Pertimbangan Hardware meliputi jumlah bit data, macam, kemampuan 


dan waktu instruksi dan macam bahasa. 
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Tabel 8.4 


Pengelompokan Mikroprosesor 


Kendai 


MS32032 
 WE3200 


Penl Pro 
Pent Il 
Pent III 
kaniumi 





Clock 

Merupakan bagian dari Sistim Mikroprosesor yang mengatur denyut 
kerja MPU. Sehingga Frekuensi Clock berkaitan dengan kecepatan kerja 
komputer. Beberapa jenis MPU ada yang menggunakan detak sistim tunggal 
dan ada juga sistim ganda (dual fase). Detak dapat dibangkitkan 


menggunakan sistim diskrit atau IC khusus. Intel memperkenalkan IC 8224 
untuk penggerak detak. 


Pengendalian Sistem Mikroprosesor 
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MPU dalam suatu sistem mikroprosesor dalam fungsinya sebagai pengendali 
sistem bekerja sebagai: 

e Pengendali sistim 

e Pengendali bus/saluran 


e Dikendalikan oleh alat luar. 


Pada Tabel berikut digambarkan Ekivalensi sinyal-sinyal kendali 


beberapa jenis Mikroprosesor. 


Tabel 8.5 


Sinyal Kendali Mikroprosesor 


Sinyal Jenis Mikroprosesor 
Pengendali 


8080/8228 


OOSYNCo oom To Do Sync 

PAN 
Mama 
Mv — ur To TC -— 

PENGENDALI —waro—t— 
) 
MPU —-——Ar — Dm Dm oo 
PENGENDALI 


BUS HLDA HLDA BUSAK BAKVMA PA 





Penyerempakan memori dan penyerempakan I/O pada pokoknya analogis. 
Digunakan prosedur jabat tangan. Dalam operasi “baca” suatu status sinyal 
“siap” (Ready) akan menunjukkan tersedianya data. Kemudian data 
dialihkan ke bus data. Pada beberapa alat I/O dibangkitkan suatu sinyal 
“pengakuan” (ackowledge) untuk memberitahukan penerimaan data. 
Pembangkitan sinyal pengakuan ini menggunakan sistim tak serempak 
(Asinkron). Pada sistem sinkron tidak diperlukan adanya pembangkitan 
sinyal pengakuan. 
Ciri dari sistem sinkron adalah: 

e# Kecepatan yang lebih tinggi 

e Jumlah saluran bus pengendali lebih sedikit 

# Pembatasan kecepatan pada alat-alat I/O. 
Pada sistem asinkron tercirikan adanya: 


s Jumlah saluran bus pengendali lebih banyak 
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» Memungkinkan penggunaan piranti berkecepatan berbeda dalam satu 


sistem yang sama. 


Latihan 2: 


1. Tuliskan nama bagian-bagian dari diagram blok di bawah ini! 





2. Sebutkan susunan dari CPU! 


Jawaban : 


1. Tuliskan nama bagian-bagian dari diagram blok di bawah ini! 





Bus Kendali 


2. CPU tersusun dari tiga bagian: 
e Aritmetic Logic Unit (ALU) 

e Control Unit (CU) 

e Register Unit (RU) 
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a) Langkah-Langkah Pengembangan Program 


Menurut Douglas ada empat langkah yang harus dilakukan dalam 
mengembangkan program komputer yaitu: 
1. Pendefinisian permasalahan, 
2. Representasi kerja program, 
3. Penemuan instruksi-instruksi yang benar, dan 


4. Penulisan program. 


b) Pendefinisian Permasalahan 
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menulis program 
adalah memikirkan secara cermat permasalahan yang ingin diselesaikan 
menggunakan program komputer. Dengan kata lain, apa yang ingin 
dikerjakan oleh sebuah program. Jika anda telah berpikir tentang 
permasalahan, ini merupakan ide yang yang sangat baik dalam menulis apa 
yang dinginkan dalam membuat program. Sebagai contoh ilustrasi masalah 


menyeberang di jalan yang sangat ramai. 


c) Representasi Kerja Program 
Sekuen atau formula kerja yang digunakan untuk memecahkan 
masalah pemrograman disebut Algoritma program. Programmer harus 
menggunakan daftar urutan pekerjaan. Dalam kasus permasalahan 
menyeberang jalan step. 
Perintah-perintah sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut: 
Step 1 : Berjalanlah ke sudut jalan dan berhenti 
Step 2 : Lihat dan cermati lampu pengatur lalu lintas 
Step 3 : Apakah pada arah anda lampu menyala hijau? 
Step 4 : Jika lampu pada arah anda menyala merah, kembali ke Step 2 
(Untuk keadaan lain teruskan ke Step 5) 
Step 5 : Lihat ke arah kiri 
Step 6 : Apakah masih ada kendaraan yang lewat? 
Step 7 : Jika ia, kembali ke Step 5 
Step 8 : Lihat ke arah kanan 
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Step 9 : Apakah masih ada kendaraan yang lewat? 
Step 10 : Jika ia, kembali ke Step 8 
Step 11 : Menyeberanglah dengan hati-hati 


Kesebelas langkah ini adalah bahasa bayi atau bahasa aras rendah, 
yang pada kenyataannya dilakukan pada setiap menyeberang jalan yang 
sibuk dan ada lampu mengatur lalu lintas. Kesebelas sekuen perintah ini 


disebut juga dengan Algoritma Program. 


d) Flow Chart 
Flow Chart atau diagram alir adalah cara yang sangat sederhana 
untuk menunjukkan aliran proses sebuah program. Untuk menyajikan jenis 
operasi sebuah program digunakan bentuk-bentuk grafis. Ada delapan jenis 
bentuk grafis yang digunakan untuk menyusun flow chart ditunjukkan oleh 


Gambar 1 berikut ini: 


KEPUTUSAN 





SUB ROUTINM 





KONEKTOR KONEKTOR AKIIR 
HALAMAN 


Gambar 2.11 Bentuk Grafis untuk Menyusun Flow Chart 
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Dari sebelas step algoritma program di atas dapat disusun flow chart 


kasus menyeberang jalan sangat ramai seperti Gambar berikut: 


| cTaoT 


BERHENTI DI 


SUDUT JALAN 





NG 


oa 






Hansih ADA KENDARAAN 






NO 
LIHAT ARAH KANAN 





| snp 


Gambar 2.12 Flow Chart untuk Kasus Menyeberang Jalan Ramai 
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Latihan 3: 


1. Buatlah algoritma program dan flow chart dari permasalahan mengisi 


gelas dengan air dari keran. 


Jawaban : 

Algoritma Program 

Step 1 : Letakkan gelasdi bawah keran 

Step 2 : Hidupkan air 

Step 3 : lihat gelas 

Step 4 : Apakah sudah penuh? 

Step 5 : Jika tidak kembali ke step 3 (Untuk keadaan lain teruskan ke Step 
6) 

Step 6 : Matikan air 

Step / : Pindahkan gelas dari bawah keran 


Flow Chart 


LETAKKAN GELAS D1 


BAWAH KERAN 









UMAT GELAS 








H. Blok Diagram Mikroprosesor 


a) I/O Paralel 
Z-80 PIO (Programmable Input Output) 

IC Z-80 PIO adalah IC I/O paralel terprogram yang prilakunya dapat 
disetel menggunakan program. Z-80 PIO adalah salah satu chip yang 
diproduksi untuk pasilitas antar muka dengan Z-80 CPU. Z-80 PIO memiliki 
kelengkapan: 

1. Dua periperal port antar muka paralel 8 bit independent dengan kendali 
jabat tangan 

Penggerak I/O terinterupsi 

Empat mode operasi 

Mode 0: Byte Output dengan jabat tangan 

Mode 1: Byte Input dengan jabat tangan 

Mode 2: Byte Bidirectional dengan jabat tangan (hanya untuk Port A) 
Mode 3: Untuk Bit Control 

Logika interupsi dengan prioritas daisy chain 

Semua Input dan Output Kompatibel dengan TTL 

Susunan pin IC Z-80 PIO dilukiskan seperti Gambar 5.13. 


Un 2 0 2 Oo RK 


Z-80 PIO terdiri dari dua port yaitu Port A dan Port B. Masing-masing 
port dilengkapi dengan pena-pena jabat tangan. Dengan 40 pin dalam dua 
lajur fungsi masing-masing pin dapat dikelompokkan dalam empat 


kelompok: 


1. Kelompok Bus Data 
a. DO-D7/ adalah bus data 8 bit dua arah digunakan sebagai saluran data 
dan kata perintah. 
b. AO-A7 adalah saluran dua arah untuk Transfer data atau status dan 
sinyal kontrol antara peralatan I/O dan Port A. 
c. BO-B7/ merupakan saluran dua arah untuk Transfer data atau status 


dan sinyal kontrol antara I/O dan Port B. 


3/7 





CPU 
Data 


Pori A 





Pi 
Kantrol 
Port 5 


Ierrup! 
Cort 





Gambar 2.14 Susunan Pin IC Z-80 PIO 
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2. Kelompok Kontrol 


a. B/A“ sel adalah pin saluran sinyal pemilih port. Pada kondisi rendah 
(0) yang aktif adalah Port A, dan Port B aktif jika pin ini berkondisi 
tinggi (1). 

b. C/D“ sel adalah pin saluran sinyal pemilih register kontrol atau 
Register data. Jika C/D“- 0 Register yang aktif adalah Register data 
dan C/D“ — 1 Register yang aktif adalah register perintah. 

c. CE“ adalah sinyal aktif rendah yang berfungsi sebagai pin pengaktif 
chip Z-80 PIO. 

d. M1“ adalah sinyal aktif rendah bekerja mensinkronkan kerja interrupt 
logic. Pada saat M1” dan RD“ aktif, Z-80 CPU melakukan fetching 
sebuah instruksi ke memori. Sebaliknya pada saat M1“ dan IORO“ 
aktif, CPU melakukan pengenalan interupsi. Dan jika M1“ aktif tanpa 
IORO” atau RD”, Z-80 PIO ada dalam keadaan reset. 

e. IORO“ adalah sinyal Input Output Reguest aktif rendah bekerja pada 
saat CPU mentransfer perintah atau data ke Z-80 CPU. 

f. READ“ adalah sinyal aktif rendah yang menunjukkan CPU membaca 
data dari I/O. 


3. Kelompok Interrupt 


a. INTF adalah sinyal Interrupt aktif rendah yang digunakan oleh PIO 
untuk memintan layanan Interupsi. 

b. IEI adalah sinyal Interrupt Enable Input aktif tinggi yang 
menunjukkan PIO siap menerima layanan Interupsi. 

c. IEO adalah sinyal Interrupt Enable Output aktif tinggi yang 


menunjukkan PIO telah melayani Interupsi. 


4. Kelompok Status Kontrol Port 


a.ASTB“ adalah sinyal Strobe Port A, aktif rendah yang operasinya 
tergantung pada mode operasi yang dipilih. 
sn Mode O: menunjukkan keadaan peralatan I/O telah menerima 


data yang dikirim oleh PIO. 
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» Mode 1: menunjukkan keadaan data telah dikirim ke register 
Port A oleh peralatan I/O. 
» Mode 2: menunjukkan keadaan data dari register Port A telah 
diletakkan pada bus data dan kemudian data telah diterima 
oleh peralatan I/O. 
s» Mode 3: pulsa ini secara internal ditahan oleh PIO (tidak 
dimanfaatkan). 
b. A RDY adalah sinyal ready aktif tinggi untuk Port A bekerja 
tergantung mode operasi sebagai berikut: 
» Mode 0: menunjukkan register Port A berisi data byte dan 
sn Telah disiapkan pada saluran bus data untuk ditransfer ke 
peralatan I/O. 
» Mode 1: menunjukkan keadaan register data Port A kosong dan 
siap menerima data word berikutnya. 
sn Mode 2: menunjukkan keadaan register data Port A telah siap 
untuk diambil oleh peralatan I/O. Data akan dikeluarkan jika 
ada sinyal STB“. 
» Mode 3: tidak dimanfaatkan 
c. B STB“ adalah sinyal masukan strobe untuk Port B aktif rendah 
dimana operasinya sama dengan sinyal A STB“. Modul Sistem 
Mikroprosesor-Putu Sudira-halaman 32 
d. B RDY adalah sinyal keluaran ready aktif tinggi untuk Port B dengan 


operasi kerja sama dengan A RDY 0. 


Masing-masing Port dilengkapi dengan dua register, yaitu register 
data dan register perintah. Selengkapnya register pada Z-80 PIO terdapat 


empat buah register yaitu: 


sx Register Data A 
sn Register Data B 
» Register Perintah A 
s Register Perintah B 
Register data digunakan untuk memegang data dan register perintah 


digunakan untuk mengatur mode kerja dan perilaku masing-masing port. 
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Pemilihan register-register pada Z-80 CPU dikerjakan melalui pena port B/A 


dan pena Control/Data seperti Tabel 8.6 berikut: 


Tabel 8.6 
Data Pemilihan Register pada Z-80 PIO 


Pa AA 


0 1 bata PoniB 
AL 0 | Perintah Port A 
DA oo.) Perintah Pori 8 





I. PPI 8255 


8255 adalah chip Programmable Peripheral Interface, berfungsi untuk 


antar muka paralel dengan perilaku dapat diatur dengan program. PPI 8255 
terdiri dari tiga port I/O 8 bit yaitu: Port A, Port B, dan Port C. Masing- 


masing port dapat dibuat menjadi port masukan maupun port keluaran. 


Gambar 8. menunjukkan diagram blok bagian dalam dari PPI 8255. 









— 
| La 
PAT — PAI) 
Bidere na 5 bit nlema| | Yo 
Tari 3 Uli e e 1 £ ) 
Data Iii data bus pPO7-pe 1 
BP li DU“ 
2 —T— 3 YO 
RD” PCP) 
WR" 
Al 
AU 
RESE Hi 
" PB7-PBU 





Gambar 2.15 Diagram blok PPI 8255 
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PPI 8255 memiliki Buffer bus data dua arah, yang berarti dapat 
berfungsi baik sebagai port input maupun port output. Arah aliran data 
dapat dijelaskan menggunakan pengaturan logika Read/Write. Secara 


mudah dapat diuraikan dengan tabel berikut: 


Tabel 8.7 


Format Pembacaan dan Penulisan PPI 8255 


aa LI mad 1 
naa 


LO yi Oo || 0 | Penulisan ke PortA 
0 po || 0 | Op | Penulisan ke Pori B 


Penulisan ke Port C 


NN dana bon C 


ana nenas Ten $255 tidak aktif 





PPI 8255 bekerja dalam tiga mode, yaitu: 


1. Mode 0: Port A, Port B, dan Port C bekerja sebagai port I/O sederhana 
tanpa jabat tangan. Pada mode ini CPU sama sekali tidak 
memperhatikan status 8255. CPU mentransfer data tanpa 
mempersoalkan apa yang terjadi pada 8255. Port A dan Port B bekerja 
sebagai port 8 bit sedangkan Port C dapat dibuat bekerja dalam 8 bit 
atau berdiri sendiri dalam 4 bit lower dan 4 bit upper secara terpisah. 
Pemakaian mode 0 pada PPI 8255 secara diagram dapat digambarkan 
pada Gambar 2.16. 


4) 








Saluran Alami 


Saluran Kendali 





RD WE PT 






Indak Ada 
Sinyil Jabat 
Tangan 


PBT-PBO PC7-PC4 PC3-PCO — PAT-PAM 


Gambar 2.16 Diagram Operasi PPI 8255 Mode 0 


2. Mode 1: Port A, Port B bekerja sebagai port I/O dengan jabat tangan 
menggunakan sebagian dari pena Port C. Saluran PCO, PC1, dan PC2 
berfungsi sebagai saluran jabat tangan untuk Port B sedangkan Port A 


menggunakan saluran PC3, PC4, dan PC5 sebagai sinyal jabat tangan. 


PC6 dan PC7 dapat digunakan untuk saluran I/O. Diagram operasi 8255 
pada mode 1 digambarkan pada Gambar 2.17. 








rs ——,7 


PalY” Ye” (yi-Lr | Lg 





sai 15. Ada Sinyal 
a Ao re P3 PO PO2 KL | labai 
Ka aa Tangan 
PB7-PBO Y “al 1n 
PO te TUPA ST Eh Sae "Ig 
Oo OR- OK OK INPRA OR Ok Ma 
(MWA AC KA Lt Yu Ai KB "LAPE 


Gambar 2.17 Diagram Operasi PPI 8255 Mode 1 
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3. Modus 2: Hanya Port A dapat dibuat sebagai port I/O dua arah 
dengan jabat tangan. Port A dapat digunakan sebagai port untuk 
transfer data dua arah dengan jabat tangan. Ini artinya data dapat 
masuk atau keluar dari saluran yang sama. Mode ini 
mengembangkan sistem saluran (bus) ke mikroprosesor atau 
mentransfer byte data ke dan dari floppy disk controller. Pada 
mode 2 saluran PC3 sampai PC7 digunakan sebagai saluran jabat 
tangan untuk Port A. Bentuk operasi 8255 sebagai mode 2 
digambarkan pada diagram Gambar2.18. 





sa laran Adul 





Ja dora Kendali 





Urai 


y—T 


D7 -Dah 
Ada Sinyal 
Jabat 


TT Jancan 


pa7 Pia PS PA P3 Pt PI ii 





PB7-PBoO ” | 
OBFA (PA INTRA 
x AK" STBA Ty , 


Kkontrod PORT A Ao CONTROL. 


Gambar 2.18 Diagram Operasi PPI 8255 Mode 2 


Penyusunan dan Pengiriman Control Word 


Format Control Word PPI 8255 ditunjukkan pada Gambar 2.19 berikut: 
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onlool og palodval maloo| 5 


| IMP3UI 
Ii — Apit 
PORT 
I-IMPUT 
be tarrpilt 
Kar S1 POT 
Tr Manja 
Ko adan | 









UROUP A 


PART TIPPEK 
1S IRPUT 

Ke rrpiir 
PPRT.A 

Ls: IMPTIT 

A5 Ki TPI?T 








MIE SELECT 
TM ME 
IMAM ' 
fa “Me 










MOnP SET IL AG 
Ob AKTIYE 





Gambar 2.19 Format Control Word Mode Set 


BIT SET/RESET 
| -5SET 
9 — RESET 


BIT SELECT 


12134567 
IM1O1G01 BO 
ai MI110011 BI 
OI II Bz 









BIT SET/RESET FLAG) 
| 0 —AcTivE 






Gambar 2.20 Format Control Word Port C Bit Set/Reset 


Gambar 2.19 digunakan untuk menformat Control Word berdasar 
pada mode kerja. Sedangkan gambar 5.20 digunakan untuk menformat 


Control Word untuk Port C pada operasi Set/Reset bit. 
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I/O serial adalah unit masukan keluaran yang bekerja atas dasar 
prinsip urut/seri. Dalam hal ini diperlukan proses konversi dari data paralel 


ke bentuk serial. Ada dua teknik konversi yang ditawarkan yaitu: 
e Teknik perangkat lunak 
e Teknik perangkat keras. 


a) 1/O Serial Perangkat Lunak 


Serialisasi dan deserialisasi suatu data diselenggarakan oleh suatu 
perangkat program. Pada masukan program menunggu sampai menerima 
suatu bit start, kemudian membaca bit data. Pada keluaran program 
mengirim suatu urutan bit demi bit. Diagram alir program I/O serial 


ditunjukkan pada gambar berikut. 


MASUK 


Kirim BIT 
START 














Kirim BIT 
IA TA 












Kirim BIT 
STOP 






Gambar 2.21 Diagram Alir Program 1/O Serial 
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Prinsip utama serialisasi adalah merakit data 8 bit (atau lebih) di 
akumulator dan menggeser keluar bit demi bit pada frekuensi tertentu. Cara 
yang sederhana adalah mengeluarkan isi akumulator ke salah satu saluran 
dari port I/O (Port 0). Akumulator kemudian digeser ke kanan satu bit, 
diimplemen suatu tunda dan bit selanjutnya dikeluarkan sampai semua bit 


data paralel dikeluarkan. 


Sebaliknya deserialisasi dilakukan dengan membaca bit 0 dan 
merekamnya ke akumulator. Akumulator di geser kekiri satu posisi dengan 
tunda tertentu. Kemudian bit O dibaca lagi dan dilakukan proses pencatatan 


dan penggeseran akumulator sampai data byte terselesaikan. 


Keuntungan I/O terprogram terletak pada ketersederhanaannya dan tidak 
perlu harus menyiapkan perangkan keras. Kelemahannya terletak pada 


masalah waktu yaitu lambatnya proses. 


b) I/O Serial Perangkat Keras 
Salah satu komponen LSI standar adalah Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter (UART). UART bekerja mengubah data serial ke paralel 
dan data paralel ke serial. UART paling sering digunakan untuk ope rasi 
kecepatan rendah ke sedang. Sedangkan untuk transmisi kecepatan tinggi 


digunakan jenis Universal Synchronous Receiver Transmitter (USRT). 


Fungsi UART adalah pada pengubahan serial-paralel. Prinsip pengubahan 


serial ke paralel dilukiskan pada gambar berikut: 


RALIUHAN DATA 
petak | | Ni 


PENERIMA 
SINYAL e 
ST 910601000100 






UART 


Data Paralel 


Gambar 2.22 Pengubahan Serial ke Paralel 
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Dua fungsi pokok UART adalah: 


e Mengambil data paralel dan mengubah menjadi arus bit serial dengan 


diawali bit start, bit data, bit paritas, dan karakter penghenti. 


e Mengambil arus bit serial dan mengubahnya menjadi bit paralel. 


Sebuah UART standar mempunyai tiga seksi yaitu: sebuah penerima, 


sebuah pengirim, dan sebuah seksi pengendali. 


Masukan 


ai Keluaran 
MET PENERIMA Paralel 
Masukan Keluaran 
Paralel Serial 





Gambar 2.23 Diagram UART 


UART memerlukan baik port masukan maupun port keluaran untuk 
perantaraan dengan sistem mikroprosesor. Dua diantara piranti UART 


adalah: 


e MC 8650 Asynchronous Comunication Interface Adaptor (ACIA) 


dari Motorolla. 


se 8251 Universal Synchronous and Asynchronous Receiver 
Transmitter (USART) dari Intel. 
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c) Motorolla 6850 ACIA 
6850 tersusun dari sejumlah register serial paralel masukan keluaran 
dan rangkaian pengendali standar EIA RS 232. Diagram blok ACIA 
digambarkan seperti Gambar 2.24. 


WALAKLAHAYAI 
KIRIM Na 
DATA 
PALA SILAT 
MASUK 
TERIMA 
DATA 
be 
IM, ne 
RTS" 





Gambar 2.24 Diagram blok 6850 ACIA 


Penghantaran 6850 pada saluran/bus dari sistem dapat digambarkan 
seperti Gambar 2.25. Data serial yang masuk dan keluar adalah sinyal 
kompatibel TTL dan harus di bufer untuk memberikan tingkatan yang 


diperlukan untuk menggerakkan alat-alat serial. 





| DATA 
SERIAL 
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Gambar 2.25 Penghantaran 6850 pada Saluran / Bus 
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d) Intel 8251 USART 
8251 dirancang oleh Intel yang memiliki pasilitas sebagai UART dan 
juga USRT. Dengan kata lain 8251 dapat dipakai baik sebagai alat tak 
serempak maupun alat serempak. Sehingga 8251 diberi nama USART. 8251 
menyediakan pasilitas pengiriman dan penerimaan data sinkron dan tak 


sinkron. Organisasi logika 8251 ditunjukkan pada Gambar 2.26. 






8251 
tu PENGIRIM TxD 
TxE Txc 
RxD 
RAR PENERIMA Pa 
SYNDET 
BUS DATA 
RESET 
CLK “ 
CD 
RD PENGEND 
WR 
DSR 
Pengendali | DTR 
MODEM “) CTS 
| RTS 


Gambar 2.26 Diagram Logika 8251 


e) Metode Pengendalian I/O 
Pengaturan alih data dari alat luar dengan sistem komputer/sistem 
mikroprosesor menerapkan suatu strategi penjadwalan. Pada pengendalian 


alat I/O dikenal adanya tiga metode yaitu: 
# Metode Polling 
# Metode Interupsi 


# Metode Akses Memori Langsung (AML) 
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f) Metode Polling 

Metode polling merupakan metode pengendalian I/O melalui program. 
Semua pengalihan data dari dan ke alat I/O diselengarakan oleh program. 
Prosesor mengirim dan meminta data sepenuhnya dibawah kendali program. 
Pengalihan data dapat dilaksanakan baik melalui mekanisme jabat tangan 
maupun tanpa jabat tangan. Dalam mekanisme jabat tangan isyarat 
diperiksa secara terus menerus. Program terus menerus berputar lewat 
sejumlah pengetesan untuk menentukan apakah masukan atau keluaran 
dapat diselenggarakan pelayanannya atau tidak. Bila ditemukan alat yang 
memerlukan pelayanan, rutin pelayanan diaktifkan dan pemilihan saluran 
diproses. Gambar 19. menunjukkan diagram alir pengendalian I/O dengan 
metode polling. Metode polling adalah metode pengendalian I/O yang paling 
sederhana dan paling umum digunakan. Metode ini tidak memerlukan 
perangkat keras khusus dan semua pengalihan I/O dikendalikan oleh 
program. Pengalihan semacam ini disebut pengalihan serempak dengan 


program. 
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Gambar 2.27 Diagram Alir Pengendalian I/O Sistem Polling 
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g) Metode Interupsi 


Pengendalian I/O dengan metode polling mempunyai dua kelemahan : 


e Pemborosan waktu prosesor karena status semua periferal diperiksa 


terus menerus secara berurutan. 


e Karena harus memeriksa status semua alat I/O maka waktu kerjanya 
menjadi lambat. Ini merupakan kelemahan dalam sistem waktu nyata 
(Real Time), dimana satu periferal mengharap layanan dalam satu 


waktu tertentu. 


Kelemahan ini diatasi dengan menggunakan layanan waktu tak 
sinkron menggunakan interupsi. Tiap alat I/O atau pengendalinya 
dihubungkan ke sebuah saluran interupsi. Saluran interupsi 
menggerbangkan sebuah permintaan interupsi ke Mikroprosesor. Bilamana 
sebuah alat I/O memerlukan layanan , alat akan membangkitkan pulsa 
interupsi atau status suatu tingkatan saluran untuk menarik perhatian 
mikroprosesor. Mikroprosesor akan memberikan layanan pada alat I/O jika 
ada interupsi dan jika tidak ada interupsi mikroprosesor melakukan instruksi 
selanjutnya. Logika pengendalian I/O dengan metode interupsi ditunjukkan 


pada diagram alir Gambar . 
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Gambar 2.28 Diagram Alir Logika Pengendalian I/O Metode Interupsi 
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Begitu permintaan interupsi diterima dan disetujui oleh Mikroprosesor, 
alat I/O harus dilayani. Untuk melayani alat I/O, maka Mikroprosesor 
melaksanakan suatu routin pelayanan khusus. Ada dua masalah yang 


muncul pada saat melakukan layanan interupsi: 


e Bagaimana status program yang dilaksanakan pada Mikroprosesor 


pada saat interupsi harus diperilahara dalam stack. 


e Bagaimana mikroprosesor dapat mengenali secara tepat alat I/O 
mana yang membangkitkan interupsi. Identifikasi ini dapat 
dilakukan dengan perangkat keras, perangkat lunak, atau 
kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pencabangan ke 
alamat alat I/O disebut Pemvektoran Interupsi. Rutin perangkat 
lunak menetapkan identitas alat yang meminta layanan interupsi. 
Rutin identifikasi interupsi akan memilih saluran setiap alat yang 
dihubungkan dengan sistem. Setelah dikenal alat mana yang 
mencetuskan interupsi maka ia kemudian bercabang ke alamat 
rutin penanganan interupsi yang sesuai. Metode ke dua yang 
digerakkan oleh perangkat lunak, tetapi dengan pertolongan 
beberapa perangkat keras tambahan. Metode ini menggunakan 
rantai beranting (Daisy Chain) untuk mengenal alat yang 
mencetuskan interupsi. Metode tercepat adalah interupsi yang 
divektorkan. Adalah menjadi tanggung jawab pengendali alat I/O 
untuk memberikan baik interupsi maupun pengenal alat yang 
menyebabkan interupsi atau lebih baik lagi alamat pencabangan 
bagi rutin penanganan interupsi. Bila pengendali hanya 
memberikan pengenal alat, adalah tugas perangkat lunak mencari 
tabel alamat pencabangan bagi tiap alat. Ini sederhana bagi 


perangkat keras tapi tak mencapai performansi tertinggi. 
e Prioritas 


Beberapa interupsi dapat dibangkitkan serentak. Mikroprosesor 
diberi tugas untuk memutuskan bagaimana urutan pelayanannya. 
Setiap alat diberikan suatu prioritas. Mikroprosesor melayani setiap 
alat sesuai prioritasnya. Dalam dunia komputer prioritas O, 


menurut konvensi memiliki prioritas. tertinggi, prioritas 1 yang 
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kedua demikian seterusnya. Prioritas dapat diset baik pada 
perangkat keras maupun perangkat lunak. Pengaturan prioritas 
dengan perangkat keras dikerjakan oleh suatu piranti yang disebut 
Programmable Interrupt Controller (PIC). Struktur dasar logika PIC 
dapat digambarkan seperti Gambar 2.29. 
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Gambar 2.29 Struktur Dasar Logika PIC 


h) Akses Memori Langsung 

Interupsi menjamin tanggapan yang paling cepat dari proses 
pengendalian data pada I/O. Akan tetapi pelayanan pada alat masih 
diselenggarakan oleh perangkat lunak. Kecepatan Transfer paralel sebuah 
Mikroprosesor dibatasi oleh Overhead perangkat lunak yang terlibat dalam 
pengiriman kata-kata berurutan. Ini mungkin masih tidak cukup cepat bagi 
pengolahan yang melibatkan alih memori cepat. Kembali disini 
menggantikan perangkat lunak dengan perangkat keras. Rutin perangkat 


lunak yang menyelenggarakan alih data antara memori dengan alat 1/O 
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digantikan oleh prosesor perangkat keras khusus yang disebut dengan 
Direct Memory Access Controller (DMAC). Sebuah DMAC adalah prosesor 
khusus yang dirancang untuk menyelenggarakan alih data berkecepatan 
tinggi antara memori dengan alat luar. Dalam akses memori langsung 


digunakan dua teknik untuk berhubungan dengan memori: 


e# Prosesor dihentikan atau ditangguhkan oleh DMAC. DMAC memegang 
pengendalian bus dan membiarkan alat I/O berhubungan langsung 


dengan memori. 


e DMAC mencuri satu siklus memori dari mikroprosesor, memberinya 


kepada pengiriman data antara memori dan alat I/O. 


DMAC adalah prosesor khusus yang memutuskan hubungan atau 
mengisolasi MPU dari bus-bus dan mengatur pengiriman yang diperlukan 
antara memori dan alat I/O. Gambar 2.30 menunjukkan diagram blok kerja 
DMAC. 
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Gambar 2.30 Diagram Blok Kerja DMAC 


HA TOHING) 


Pada saat sistim bekerja, saklar pada posisi atas sehingga saluran 
terhubung dari mikroprosesor ke sistem memori dan peripheral. Untuk 
membaca file ke disk diperlukan sejumlah perintah ke Disk Controller, 
memerintahkan untuk mencari dan membaca blok data yang dari disk. Jika 
Disk Controller telah menemukan byte pertama dari blok data, disk 
Controller mengirim sinyal DMA Reguest (DREO) ke DMAC. Jika DMAC tidak 
dalam terhalang maka DMAC mengirim sinyal hold reguest (HRO) ke 
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mikroprosesor melalui pin HOLD. Mikroprosesor menanggapi masukan ini 
dengan wmengambangkan saluran/bus dan mengirim sinyal hold 
Acknowledge (HLDA) ke DMAC. Jika DMAC menerima sinyal HLDA, akan 
mengirim sinyal untuk menghubungkan bus/saluran ke posisi DMAC. 

Pada saat DMAC mengontrol saluran, ia mengirim alamat memori 
dimana byte pertama dari disk controller di tulis. Selanjutnya DMAC 
mengirim sinyal DMA acknowledge (DACK) ke disk controller untuk 
memberitahukan kesiapan mengeluarkan byte. Akhirnya  DMAC 


mengaktifkan saluran MEMWs dan IOR”“ pada saluran kontrol. 
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IC Z-80 PIO adalah IC I/O paralel terprogram yang prilakunya dapat 


disetel menggunakan program. Z-80 PIO adalah salah satu chip yang 
diproduksi untuk pasilitas antar muka dengan Z-80 CPU. Z-80 PIO memiliki 


kelengkapan: 


1. Dua periperal port antar muka paralel 8 bit independent dengan kendali 
jabat tangan 
Penggerak I/O terinterupsi 
Empat mode operasi 
a. Mode 0: Byte Output dengan jabat tangan 
b. Mode 1: Byte Input dengan jabat tangan 
c. Mode 2: Byte Bidirectional dengan jabat tangan (hanya untuk Port 
A) 
d. Mode 3: untuk Bit Control 
Logika interupsi dengan prioritas daisy chain. 
Semua input dan output kompatibel dengan TTL. 
Susunan pin IC Z-80 PIO dilukiskan seperti Gambar 6. 


Ada tiga jenis arsitektur Mikroprosesor: 
1. Arsitektur I/O Terisolasi 
Arsitektur I/O Terpetakan dalam Memori 


Arsitektur Harvard 


Ada empat jenis bentuk kemasan Mikroprosesor: 
e PDIP: Pastic Dual Inline Package 
e PLCC: Plastic J-Lieded Chip Carrier 
e TOFP: Plastic Gull Wing OGuad Flat Package 
e SOIC: Plastic Gull-wing Small Outline 


5/ 


MPU adalah sebuah CPU yang tersusun dari tiga bagian pokok yaitu : 
e Control Unit (CU) 

e Arithmetic Logic Unit (ALU) 

e Register Unit (RU) 

Bus Kendali adalah seperangkat bit pengendali yang berfungsi 
mengatur: (1) Penyerempakan memori, (2) Penyerempakan I/O, (3) 
Penjadualan MPU, Interupsi, DMA , (4) Pembentuk Clock, dan Reset. 
Mikroprosesor sebagai komponen utama dalam sistem mikroprosesor dapat 
dikelompokkan menurut: (a) Teknologi yang digunakan: (b) Jumlah Bit 


Data: (c) Kemampuan atau Karakteristik Mikroprosesor. 


Fungsi Flow Cart 

Langkah-Langkah Pengembangan Program 

Menurut Douglas ada empat langkah yang harus dilakukan dalam 
mengembangkan program komputer yaitu: 

1. Pendefinisian permasalahan, 

2. Representasi kerja program, 

3. Penemuan instruksi-instruksi yang benar, dan 


4. Penulisan program. 
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A. Evaluasi Diri 


Evaluasi diri ini diisi oleh siswa, dengan memberikan tanda ceklis pada 
pilihan penilaian diri sesuai kemampua siswa bersangkutan. 


Aspek Evaluasi 


Stap 


Saya mampu Memahami 
1 Mikroprosesor sesuai jenis 
serta karakteristik pengerjaan 


Baik 
(3) 


Sangat 
Baik (4) 


komponen 

Saya mampu memilih jenis dan 
karakteristik Mikroprosesor 
sesuai perencanaan produk 


Keterampilan 


Saya mampu menggunakan alat 
Sistem Kontrol jenis dan 
karakteristik pengerjaan 
komponen 

Saya mampu mengoprasikan 
Sistem Kontrol yang akan 
dikerjakan 

Saya mampu menggunakan 
Sistem Kontrol yang sesuai 
jenis serta karakteristik 
pergerjaan komponen 





Review 


1. Uraikan perkembangan mikroprosesor generasi ke tiga ? 


2. Jelaskan kerugian dan keuntungan menggunakan mikroprosesor ? 


WwW 


. Jelaskan keunggulan dan kelemahan teknologi NMOS dan CMOS untuk 
mikroprosesor ? 

. Jelaskan keuntungan dan kerugian antara teknologi bipolar dan unipolar ? 

. Sebutkan dan jelaskan aplikasi-aplikasi penggunaan mikroprosesor ? 

. Gambarkan Konfigurasi Pin Z-80 CPU! 

. Jelaskan Pin pada Z-80! 


. Gambarkan blok diagram Sistim Mikroprosesor 


D0 NN DN Uu -» 


. Jelaskan blok diagram Sistim Mikroprosesor 
10. Gambarkan macam-macam simbol Flow Chart 


11. Jelaskan fungsi simbol-simbol Flow Chart 
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PENGENDALIAN DENGAN 
MIKROKONTROLER 


Kata Kunci: 


: Interupsi 

: Aritmatika 

: Mikrokontroler 

» Organisasi Memori 
» Assembly Listing 
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Deskripsi 





Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam 

sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori 
(sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan 
perlengkapan input output. 
Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital 
yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan 
program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara 
kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. 

Mikrokontroler merupakan komputer didalam chip yang 
digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang menekankan 
efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiahnya bisa disebut 


i 


“pengendali keci dimana sebuah sistem elektronik yang 
sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen pendukung 
seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya 


terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini. 
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Setelah mempelajari Bab 3 ini, Kamu diharapkan dapat: 


1. Mengidentifikasi lingkup materi Mikrokontroler 


2. Menerapkan prinsip Mikrokontroler 


Feta Kanaep 











meliputi 
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Pada hari INI, Loc. Waah tanggal... mmm tahun... Guru 
beserta siswa merencanakan pelaksanaan kegiatan belajar sebagaimana tabel di 


bawah ini 


Memahami 
2 1 Penerapan Prinsip 
Mikrokontroler 


Mengerjakan soal 
evaluasi 
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A. Sejarah Mikrokontroler 


Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam 


sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori 
(sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan 


perlengkapan input output. 


Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital 
yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan 
program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja 
mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. Sekedar 
contoh, bayangkan diri Anda saat mulai belajar membaca dan 
menulis, ketika Anda sudah bisa melakukan hal itu Anda bisa 
membaca tulisan apapun baik buku, cerpen, artikel dan sebagainya, 
dan Andapun bisa pula menulis hal-hal sebaliknya. Begitu pula jika 
Anda sudah mahir membaca dan menulis data maka Anda dapat 
membuat program untuk membuat suatu sistem pengaturan otomatik 
menggunakan mikrokontroler sesuai keinginan Anda. Mikrokontroler 
merupakan komputer didalam chip yang digunakan untuk mengontrol 
peralatan elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. 
Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” dimana sebuah 
sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen- 
komponen pendukung seperti IC TIL dan CMOS dapat 
direduksi/diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh 


mikrokontroler ini. 
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Mikrokonktroler digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan 
secara automatis, seperti sistem kontrol mesin, remote controls, 
mesin kantor, peralatan rumah tangga, alat berat, dan mainan. 
Dengan mengurangi ukuran, biaya, dan konsumsi tenaga 
dibandingkan dengan mendesain menggunakan mikroprosesor 
memori, dan alat input output yang terpisah, kehadiran 
mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk berbagai proses 
menjadi lebih ekonomis. Dengan penggunaan mikrokontroler ini 


maka: 


e Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas 

e Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena 
sebagian besar dari sistem adalah perangkat lunak yang 
mudah dimodifikasi 

e Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya 

yang kompak 

Namun demikian tidak sepenuhnya mikrokontroler bisa mereduksi 
komponen IC TTL dan CMOS yang seringkali masih diperlukan untuk 
aplikasi kecepatan tinggi atau sekedar menambah jumlah saluran 
masukan dan keluaran (I/O). Dengan kata lain, mikrokontroler adalah 
versi mini atau mikro dari sebuah komputer karena mikrokontroler 
sudah mengandung beberapa periferal yang langsung bisa 
dimanfaatkan, misalnya port paralel, port serial, komparator, konversi 
digital ke analog (DAC), konversi analog ke digital dan sebagainya 
hanya menggunakan sistem minimum yang tidak rumit atau 
kompleks. 

Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka 
mikrokontroler tersebut memerlukan komponen eksternal yang 
kemudian disebut dengan sistem minimum. Untuk membuat sistem 
minimal paling tidak dibutuhkan sistem clock dan reset, walaupun 


pada beberapa mikrokontroler sudah menyediakan sistem clock 
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internal, sehingga tanpa rangkaian eksternal pun mikrokontroler 
sudah beroperasi. 
Untuk merancang sebuah sistem berbasis mikrokontroler, kita 
memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu: 

1. sistem minimal mikrokontroler 


2. software pemrograman dan kompiler, serta downloader 


Yang dimaksud dengan sistem minimal adalah sebuah rangkaian 
mikrokontroler yang sudah dapat digunakan untuk menjalankan 
sebuah aplikasi. Sebuah IC mikrokontroler tidakakan berarti bila 
hanya berdiri sendiri. Pada dasarnya sebuah sistem minimal 
mikrokontroler AVR memiliki prinsip yang sama, yang terdiri dari 4 
bagian, yaitu : 
1. prosesor, yaitu mikrokontroler itu sendiri 
2. rangkaian reset agar mikrokontroler dapat menjalankan 
program mulai dari awal 
3. rangkaian clock, yang digunakan untuk memberi detak pada 
CPU 
4. rangkaian catu daya, yang digunakan untuk memberi 
sumberdaya 
Pada mikrokontroler jenis2 tertentu (AVR misalnya), poin2 pada no 
2,3 sudah tersedia didalam mikrokontroler tersebut dengan frekuensi 
yang sudah diseting dari vendornya (biasanya 
1MHz,2MHz,4MHz,8MHz), sehingga pengguna tidak perlu memerlukan 
rangkaian tambahan, namun bila ingin merancang sistem dengan 
spesifikasi tertentu (misal ingin komunikasi dengan PC atau 
handphone), maka pengguna harus menggunakan rangkaian clock 
yang sesuai dengan karakteristik PC atau HP tersebut, biasanya 
menggunakan kristal 11/0592 MHz, untuk menghasilkan komunikasi 
yang sesuai dengan baud rate PC atau HP tersebut. 
Mikrokontroler pertama kali dikenalkan oleh Texas Instrument 


dengan seri TMS 1000 pada tahun 19/4 yang merupakan 
6/ 


mikrokontroler 4 bit pertama. Mikrokontroler ini mulai dibuat sejak 
19/71. Merupakan mikrokomputer dalam sebuah chip, lengkap dengan 
RAM dan ROM. Kemudian, pada tahun 19/6 Intel mengeluarkan 
mikrokontroler yang kelak menjadi populer dengan nama 87/48 yang 
merupakan mikrokontroler 8 bit, yang merupakan mikrokontroler dari 
keluarga MCS 48. Sekarang di pasaran banyak sekali ditemui 
mikrokontroler mulai dari 8 bit sampai dengan 64 bit, sehingga 
perbedaan antara mikrokontroler dan mikroprosesor sangat tipis. 
Masing2 vendor mengeluarkan mikrokontroler dengan dilengkapi 
fasilitas2 yang cenderung memudahkan user untuk merancang 
sebuah sistem dengan komponen luar yang relatif lebih sedikit. 

Saat ini mikrokontroler yang banyak beredar dipasaran adalah 
mikrokontroler 8 bit varian keluarga MCSS51(CISC) yang dikeluarkan 
oleh Atmel dengan seri AT89Sxx, dan mikrokontroler AVR yang 
merupakan mikrokontroler RISC dengan seri ATMEGA8535 (walaupun 
varian dari mikrokontroler AVR sangatlah banyak, dengan masing2 
memiliki fitur yang berbeda2). Dengan mikrokontroler tersebut 
pengguna (pemula) sudah bisa membuat sebuah sistem untuk 
keperluan sehari-hari, seperti pengendali peralatan rumah tangga 
jarak jauh yang menggunakan remote control televisi, radio frekuensi, 
maupun menggunakan ponsel, membuat jam digital, termometer 


digital dan sebagainya. 
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B. Jenis-jenis Mikrokontroller 


Secara teknis, hanya ada 2 macam mikrokontroller. Pembagian ini 
didasarkan pada kompleksitas instruksi-instruksi yang dapat diterapkan 
pada mikrokontroler tersebut. Pembagian itu yaitu RISC dan CISC. 

: RISC merupakan kependekan dari Reduced Instruction Set 
Computer. Instruksi yang dimiliki terbatas, tetapi memiliki fasilitas yang 
lebih banyak. 

: Sebaliknya, CISC kependekan dari Complex Instruction Set Computer. 
Instruksi bisa dikatakan lebih lengkap tapi dengan fasilitas secukupnya. 
Masing-masing mempunyai keturunan atau keluarga sendiri-sendiri. 
Sekarang kita akan membahas pembagian jenis-jenis mikrokonktroler yang 


telah umum digunakan. 


1. Keluarga MCS51 

Mikrokonktroler ini termasuk dalam keluarga mikrokonktroler CISC. 

Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. 
Mikrokontroler ini berdasarkan arsitektur Harvard dan meskipun awalnya 
dirancang untuk aplikasi mikrokontroler chip tunggal, sebuah mode 
perluasan telah mengizinkan sebuah ROM luar 64KB dan RAM luar 64KB 
diberikan alamat dengan cara jalur pemilihan chip yang terpisah untuk akses 
program dan memori data. 

Salah satu kemampuan dari mikrokontroler 8051 adalah pemasukan 
sebuah mesin pemroses boolean yang mengijikan operasi logika boolean 
tingkatan-bit dapat dilakukan secara langsung dan secara efisien dalam 
register internal dan RAM. Karena itulah MCS51 digunakan dalam rancangan 


awal PLC (programmable Logic Control). 


2. AVR 

Mikrokonktroler Alv and Vegard's Risc processor atau sering disingkat 
AVR merupakan mikrokonktroler RISC 8 bit. Karena RISC inilah sebagian 
besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock. AVR adalah jenis 
mikrokontroler yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan 


instrumentasi. 
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Secara umum, AVR dapat dikelompokkan dalam 4 kelas. Pada 
dasarnya yang membedakan masing-masing kelas adalah memori, 
peripheral dan fungsinya. Keempat kelas tersebut adalah keluarga ATTiny, 
keluarga AT90Sxx, keluarga ATMega dan AT86RFxx. 


3. PIC 

Pada awalnya, PIC merupakan kependekan dari Programmable 
Interface Controller. Tetapi pada perkembangannya berubah 
menjadi Programmable Intelligent Computer. 
PIC termasuk keluarga mikrokonktroler berarsitektur Harvard yang dibuat 
oleh  Microchip Technology. Awalnya dikembangkan oleh Divisi 
Mikroelektronik General Instruments dengan nama PIC1640. Sekarang 
Microhip telah mengumumkan pembuatan PIC-nya yang keenam 
PIC cukup popular digunakan oleh para developer dan para penghobi 
ngoprek karena biayanya yang rendah, ktersediaan dan penggunaan yang 
luas, database aplikasi yang besar, serta pemrograman (dan pemrograman 


ulang) melalui hubungan serial pada komputer. 


4. MCS51 
4.1. Organisasi Memori 

Semua divais 8051 mempunyai ruang alamat yang terpisah untuk 
memori program dan memori data, seperti yang ditunjukkan pada 
gambar3.1. dan gambar 3.2. Pemisahan secara logika dari memori program 
dan data, mengijinkan memori data untuk diakses dengan pengalamatan 8 
bit, yang dengan cepat dapat disimpan dan dimanipulasi dengan CPU 8 bit. 
Selain itu, pengalamatan memori data 16 bit dapat juga dibangkitkan 
melalui register DPTR. Memori program ( ROM, EPROM dan FLASH ) hanya 
dapat dibaca, tidak ditulis. Memori program dapat mencapai sampai 64K 
byte. Pada 89S51, 4K byte memori program terdapat didalam chip. Untuk 
membaca memori program eksternal mikrokontroller mengirim sinyal PSEN ( 


program store enable ) 
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Gambar 3.1. Diagram blok mikrokontroller 8051 

Memori data ( RAM ) menempati ruang alamat yang terpisah dari 
memori program. Pada keluarga 8051, 128 byte terendah dari memori data, 
berada didalam chip. RAM eksternal (maksimal 64K byte). Dalam 
pengaksesan RAM Eksternal, mikrokontroller mingirimkan sinyal RD (baca ) 


dan WR ( tulis ). 
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Gambar 3.2. Arsitektur Memori Mikrokontroller 8051 


/1 








a. Program Memory 


Gambar 3.2. menunjukkan suatu peta bagian bawah dari memori 
program. Setelah reset CPU mulai melakukan eksekusi dari lokasi 0000H. 
Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 1.3, setiap interupsi 
ditempatkan pada suatu lokasi tertentu pada memori program. Interupsi 
menyebabkan CPU untuk melompat ke lokasi dimana harus dilakukan suatu 
layanan tertentu. 

Interupsi Eksternal 0, sebagi contoh, menempatai lokasi 0003H. Jika 
Interupsi Eksternal 0 akan digunakan, maka layanan rutin harus dimulai 
pada lokasi 0003H. Jika interupsi ini tidak digunakan, lokasi layanan ini 


dapat digunakan untuk berbagai keperluan sebagai Memori Program. 


0023h 

001 Bh 
Interrupt 0013h 
Location 

OO0Bh 

D003h 
Reset D0OOh 


Gambar 3.3. Peta Interupsi mikrokontroller 8051 


b. Memory Data 

Pada gambar 3.2. menunjukkan ruang memori data internal dan 
eksternal pada keluarga 8051. CPU membangkitkan sinyal RD dan WR yang 
diperlukan selama akses RAM eksternal. Memori data internal terpetakan 
seperti pada gambar 1.2. Ruang memori dibagi menjadi tiga blok, yang 
diacukan sebagai 128 byte lower, 128 byte upper dan ruang SFR. 
Alamat memori data internal selalu mempunyai lebar data satu byte. 
Pengalamatan langsung diatas /Fh akan mengakses satu alamat memori, 
dan pengalamatan tak langsung diatas /Fh akan mengakses satu alamat 
yang berbeda. Demikianlah pada gambar 3.4 menunjukkan 128 byte bagian 
atas dan ruang SFR menempati blok alamat yang sama, yaitu 80h sampai 


dengan  FFh, yang sebenarnya mereka terpisah secara fisik 
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128 byte RAM bagian bawah dikelompokkan lagi menjadi beberapa blok, 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5. 32 byte RAM paling bawah, 
dikelompokkan menjadi 4 bank yang masing-masing terdiri dari 8 register. 
Instruksi program untuk memanggil register-register ini dinamai sebagai RO 
sampai dengan R7. Dua bit pada Program Status Word (PSW) dapat memilih 
register bank mana yang akan digunakan. Penggunaan register RO sampai 
dengan R7 ini akan membuat pemrograman lebih efisien dan singkat, bila 


dibandingkan pengalamatan secara langsung. 


FEh! Accessible 





FFh 






Upper | by Indirect | Accessible 
198 | Addressing | by Direct 
| Only | Addressing 
Oon Pe Boh 
TFh| Accessible 
Lower by Direct and 
490 Indirect 
Addressing 
Oh 


Special Function Register 
Port,Status and Control Bit 
Timer, Registers, 
Accumulator, etc. 


Gambar 3.4. Memori data internal 


Bank Bit Addressable Space 
Select ( Bit Addresses 00-7Fh ) 
Bits in | 

FSsW 


4 Banks of 
8 Registers 
RO-R7 


Gambar 3.5. RAM internal 128 byte paling bawah 


Semua pada lokasi RAM 128 byte paling bawah dapat diakses baik dengan 
menggunakan pengalamatan langsung dan tak langsung. 128 byte paling 


atas hanya dapat diakses dengan cara tak langsung, gambar 3.6. 
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OFFh 


sOh 
Gambar 3.6. RAM internal 128 byte paling atas 


Cc. Special Function Register 

Sebuah peta memori yang disebut ruang special function register (SFR) 
ditunjukkan pada gambar berikut. Perhatikan bahwa tidak semua alamat- 
alamat tersebut ditempati, dan alamat-alamat yang tak ditempati tidak 
diperkenankan untuk diimplementasikan. Akses baca untuk alamat ini akan 
menghasilkan data random, dan akses tulis akan menghasilkan efek yang 


tak jelas. 


Accumulator 

ACC adalah register akumulator. Mnemonik untuk instruksi spesifik 
akumulator ini secara sederhana dapat disingkat sebagai A. Register B 
Register B digunakan pada saat opersi perkalian dan pembagian. Selain 
untuk keperluan tersebut diatas, register ini dapat digunakan untuk register 
bebas. 

Program Status Word 

Stack Pointer Register Pointer stack mempunyai lebar data 8 bit. Register ini 
akan bertambah sebelum data disimpan selama eksekusi push dan call. 
Sementara stack dapat berada disembarang tempat RAM. Pointer stack 
diawali di alamat 0/h setelah reset. Hal ini menyebabkan stack untuk 
memulai pada lokasi 08h. 

Data Pointer 

Pointer Data (DPTR) terdiri dari byte atas (DPH) dan byte bawah (DPL). 
Fungsi ini ditujukan untuk menyimpan data 16 bit. Dapat dimanipulasi 


sebagai register 16 bit atau dua 8 bit register yang berdiri sendiri. 
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Gambar 3.7. Peta SFR 
Ports O, 1, 2 dan 3 


PO, P1, P2 dan P3 adalah SFR yang ditempati oleh Port 0, 1, 2 dan 3. 
Menulis suatu logika 1 terhadap sebuah bit dari sebuah port SFR ( PO, P1, P2 
atau P3) menyebabkan pin output port yang bersesesuaian akan berada 
dalam kondisi logika high '1'. Dan sebaliknya 
Buffer Data Serial 

Buffer serial sesungguhnya merupakan dua buah register yang 
terpisah, buffer pemancar dan buffer penerima. Ketika data diisikan ke 
SBUF, maka akan menuju ke buffer pemancar dan ditahan untuk proses 
transmisi. Ketika data diambil dari SBUF, maka akan berasal dari buffer 
penerima. 

Registers Timer 
Pasangan register ( THO, TLO) dan (TH1, TL1) adalah register pencacah 16 
bit untuk Timer/ Counter 0 dan 1, masing-masing. 
Register Control 
Registers IP, IE, TMOD, TCON, SCON, dan PCON terdiri dari bit control dan 
status. 
Program Status Word 

PSW atau Program Status Word berisi bit-bit status yang berkaitan 
dengan kondisi atau keadaan CPU mikrokontroler pada saat tersebut. PSW 
berada dalam lokasi ruang SFR ( perhatikan pada gambar 1.9, dengan lokasi 


alamat DOh ). Pada PSW ini kita dapat memantau beberapa status yang 
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meliputi: carry bit, auxiliary carry ( untuk operasi BCD ), dua bit pemilih 


bank register, flag overflow, sebuah bit paritas dan dua flag status yang bisa 


didifinisikan sendiri. 


Bit carry dapat juga anda guakan pada keperluan 


operasi aritmatika, juga bisa digunakan sebagai universal akumulator untuk 


beberapa operasi boolean. 


MSB 


CY 


BIT 


PSW./ 


PSW.6 


PSW.5 


PSW.4 


PSW.3 


PSW.2 


PSW.1 


PSW.O 


AC 


SYMBOL 


CY 


AC 


FO 


RS1 


RSO 


OV 


Table 3.1 
Program Status Word 


LSB 


FO RS1 RSO OV # P 


FUNCTION 


Carry flag. 


Auxilliary Carry flag. (For BCD operations.) 


Flag O. (Available to the user for general purposes.) 


Register bank select control bit 1. 
Set/cleared by software to determine working 


register bank. (See Note.) 


Register bank select control bit O. 
Set/cleared by software todetermine working 


register bank. (See Note.) 


Overflow flag. 


User-definable flag. 


Parity flag. 
Set/cleared by hardware each instruction cycle to 
indicate an odd/even number of “one” bits in the 


Accumulator, i.e., even parity. 
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Bit RSO dan RS1 dapat digunakan untuk memilih satu dari 
empat bank register sebagaimana ditunjukkan pada tabel 19.2. Bit 
paritas dapat digunakan untuk mengetahuai jumlah logika '1' pada 
akumulator: P-1 bila pada akumulator mempunyai logika '1' yang 
jumlahnya ganjil, dan P-0 jika akumulator mempunyai logika '1' yang 
jumlahnya genap. Dua bit yang lain PSW1 dan PSW5 dapat digunakan 


untuk berbagai macam tujuan 


Tabel 3. 2. 


Alamat rekening bank 


RS1 RSO Bank Address RAM 
0 0 0 00h-07h 
0 1 1 08h-OFh 
1 0 2 10h-17/h 
1 1 3 18h-1Fh 


5. Pengalamatan 

Mode pengalamatan, mengacu bagaimana anda mengalamati 
suatu lokasi memori tertentu Mode pengalamatan pada set instruksi 
8051 adalah ditunjukkan sebagai berikut 


Immediate Addressing MOV A,#20h 
Direct Addressing MOV A,30h 
Indirect Addressing MOV A,@RO 
External Direct MOVX A,@DPTR 
Code Indirect MOVC A,@A-DPTR 
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5.1 Immediate Addressing 
Immediate addressing dinamakan seperti ini, karena nilai yang 


akan disimpan didalam memori, secara langsung berada dalam kode. 
org Oh 
start:MOV A,#20h: put constant 20 into Acc 
end 
Org Oh 
Start:MOV 70h,#Oh: put constant 0 into RAM 70Oh 
MOV 71h,#1h: 
MOV 72h,#2h: 


end 


Org Oh 
Start:MOV DPTR,#1234h:put constant 1234 into DPTR 
end 
Org Oh 
Start:MOV PSW,#0: Select register bank O 
MOV RO,#0, put O into register O 
MOV RI1,#1, put 1 into register 1 
MOV R2,#2: put 2 into register 2 
MOV R3,#3: put 3 into register 3 
MOV R4,#4, put 4 into register 4 
MOV R5,#5, put 5 into register 5 
MOV R6,#6:, put 6 into register 6 
MOV R/,#7/, put / into register / 
end 
org Oh 
Start:MOV PSW,#8: Select register bank 1 
MOV RO,#0, put O into register O 
MOV RI1,#1, put 1 into register 1 
MOV R2,#2: put 2 into register 2 
MOV R3,#3: put 3 into register 3 
MOV R4,#4, put 4 into register 4 
MOV R5,#5, put 5 into register 5 
MOV R6,#6, put 6 into register 6 
MOV R/,#7/, put / into register / 


end 
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Immediate addressing adalah pengalamatan yang sangat cepat 


karena nilai yang akan diloadkan berada didalam instruksi tersebut. 


a. Direct Addressing 
Disebut direct addressing karena nilai yang akan disimpan didalam 


memori, diperoleh secara langsung dari memori yang lain. 


org Oh 

Start:MOV A,30h: 
end 
Org Oh 

Start:Mov 7/0Oh,#1:put constant 1 into RAM 70Oh 
Mov A, 70h:copy RAM 70 content into Acc 
Mov A,#0 :put constant 0 into Acc 
Mov 90h,A :copy Acc content into RAM 90h 
end 

Inbyte egu 70Oh 

Portl egu 90h 
Org Oh 

Start:Mov Inbyte,#3:put constant 3 into RAM 70Oh 
Mov A,Inbyte :copy RAM 70h content into Acc 
Mov A,#0 :Clear accumulator 
Mov Portl1l,A :copy Acc content into RAM 90h 
end 

Org Oh 

Mov DPTR,#Character 

Start:Mov A, #0 
Inc DPIR 
Movc A, @A-#-DPTR 
Mov RO,A 
Sjmp Start 

Character: 
DB 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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b. Indirect Addressing 
Indirect addressing adalah mode pengalamatan yang sangat ampuh, yang 

memberikan fleksibelitas dalam hal transfer data. Indirect addressing juga 
satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte ekstra dari internal RAM yang 
ditemukan pada keluarga 8052. 
MOV A,@RO 
Instruksi ini menyebabkan 8051 menganalisa nilai dari register RO. 8051 
kemudian akan mengambil data dari akumulator dengan nilai yang berasal 
dari alamat RAM internal yang ditunjukkan oleh RO. Sebagai contoh, misal 
RO akan digunakan untuk menandai alamat RAM 40Oh yang berisi data 6/h. 
Ketika instruksi diatas, dieksekusi maka 8051 akan melihat nilai dari RO, 
yang berisi 40h, dan mengirimkan isi RAM 40h (dalam hal ini mempunyai 
nilai 6/h) ke akumulator. 
MOV RO,#99h : 
MOV @RO,#01h: 
Instruksi tersebut adalah tidak valid. Karena indirect addressing selalu 
mengacu ke RAM internal, dua instruksi ini akan menulis nilai O1 ke RAM 
internal alamat 99h pada 8052. Pada 8051 instruksi tersebut akan 
menghasilkan hasil yang tak terdifinisi, karena 8051 hanya mempunyai 
internal RAM 128 byte 
Org Oh 
Start:Mov PSW, #0 : choose register bank O 

Mov RO, #7/8h: put constant /8h into RO 

Mov @RO, #1 : put contanta 1 into /8h 

end 


Org Oh 
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Start:Mov PSW, #0: pilih register bank 1 
Mov R0,90Oh: copy RAM 90Oh content into RO 
Mov @RO, #1: put constant 1 into 90h 


End : 


c. Set Instruksi 


Program pengendali mikrokontroler disusun dari kumpulan instruksi, 

instruksi tersebut setara dengan kalimat perintah bahasa manusia yang 
hanya terdiri atas predikat dan objek. Dengan demikian tahap pertama 
pembuatan program pengendali mikrokontroler dimulai dengan pengenalan 
dan pemahaman predikat (kata kerja) dan objek apa saja yang dimiliki 
mikrokontroler. 
Objek dalam pemrograman mikrokontroler adalah data yang tersimpan di 
dalam memori, register dan input/output. Sedangkan 'kata kerja' yang 
dikenal pun secara umum dikelompokkan menjadi perintah untuk 
perpindahan data, arithmetik, operasi logika, pengaturan alur program dan 
beberapa hal khusus. Kombinasi dari 'kata kerja' dan objek itulah yang 
membentuk perintah pengatur kerja mikrokontroler. 

Intruksi MOV A,$7F merupakan contoh sebuah intruksi dasar yang 
sangat spesifik, MOV merupakan “kata kerja' yang memerintahkan peng- 
copy-an data, merupakan predikat dalam kalimat perintah ini. Sedangkan 
objeknya adalah data yang di-copy-kan, dalam hal ini adalah data yang ada 
di dalam memori nomor $7/F  di-copy-kan ke Akumulator A. 
Penyebutan data dalam MCS51. Data bisa berada diberbagai tempat yang 
berlainan, dengan demikian dikenal beberapa cara untuk menyebut 
data (dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai 'Addressing 
Mode'), antara lain sebagai berikut: 

1. Penyebutan data konstan (immediate addressing mode): MOV 
A,#$20. Data konstan merupakan data yang berada di dalam 
instruksi. Contoh instruksi ini mempunyai makna data konstan 


$20 (sebagai data konstan ditandai dengan '#') di-copy-kan ke 
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Akumulator A. Yang perlu benar-benar diperhatikan dalam 
perintah ini adalah bilangan $20 merupakan bagian dari instruksi. 
2. Pnyebutan data secara langsung (direct addressing mode), cara 
ini dipakai untuk menunjuk data yang berada di dalam memori 
dengan cara menyebut nomor memori tempat data tersebut 
berada : MOV A,$30. Contoh instruksi ini mempunyai makna data 
yang berada di dalam memori nomor $30 di-copy-kan ke 
Akumulator. Sekilas intruksi ini sama dengan instruksi data 
konstan di atas, perbedaannya instruksi di atas memakai tanda 
'#' yang menandai $20 adalah data konstan, sedangkan dalam 


If 


instruksi ini karena tidak ada tanda '#' maka $30 adalah nomor 
dari memori. 

3. Penyebutan data secara tidak langsung (indirect addressing 
mode), cara ini dipakai untuk menunjuk data yang berada di 
dalam memori, kalau memori penyimpan data ini letaknya 
berubah-rubah sehingga nomor memori tidak disebut secara 
langsung tapi di- titip'-kan ke register lain : MOV A,@RO. 

4. Dalam instruksi ini register serba guna RO dipakai untuk mencatat 
nomor memori, sehingga instruksi ini mempunyai makna memori 
yang nomornya tercatat dalam RO isinya di-copy-kan ke 
Akumulator A. 

5, Tanda '@@' dipakai untuk menandai nomor memori disimpan di 
dalam RO. 

6. Bandingkan dengan instruksi penyebutan nomor memori secara 
langsung di atas, dalam instruksi ini nomor memori terlebih dulu 
disimpan di RO dan RO berperan menunjuk memori mana yang 
dipakai, sehingga kalau nilai RO berubah memori yang ditunjuk 
juga akan berubah pula. 

7. Dalam instruksi ini register serba guna RO berfungsi dengan 
register penampung alamat (indirect address register), selain RO 
register serba guna R1 juga bisa dipakai sebagai register 


penampung alamat. 
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8. Penyebutan data dalam register (register addressing mode): MOV 
A,R5. Instruksi ini mempunyai makna data dalam register serba 
guna R5 di-copy-kan ke Akumulator A. Instruksi ini membuat 
register serba guna RO sampai R7 sebagai tempat penyimpan 
data yang sangat praktis yang kerjanya sangat cepat. 

9. Data yang dimaksud dalam bahasan di atas semuanya berada di 
dalam memori data (termasuk register serba guna letaknya juga 
di dalam memori data). Dalam penulisan program, sering-sering 
diperlukan tabel baku yang disimpan bersama dengan program 
tersebut. Tabel semacam ini sesungguhnya merupakan data yang 
berada di dalam memori program! 

10. Untuk keperluan ini, MCS51 mempunyai cara penyebutan data 
dalam memori program yang dilakukan secara indirect (code 
indirect addressing mode) | MOVC A,@A-DPTR. 
Perhatikan dalam instruksi inih MOV digantikan dengan MOVC, 
tambahan huruf C tersebut dimaksud untuk membedakan bahwa 
instruksi ini dipakai di memori program. (MOV tanpa huruf C 
artinya instruksi dipakai di memori data). 
Tanda '@@' dipakai untuk menandai A#-DPTR dipakai untuk 
menyatakan nomor memori yang isinya di-copy-kan ke 
Akumulator A, dalam hal ini nilai yang tersimpan dalam DPTR 
(Data Pointer Register - 2 byte) ditambah dengan nilai yang 
tersimpan dalam Akumulator A (1 byte) dipakai untuk menunjuk 
nomor memori program. 

Secara keseluruhan AT8951 mempunyai sebanyak 255 macam 
instruksi, yang dibentuk dengan mengkombinasikan 'kata kerja' dan 


objek. Kata kerja tersebut secara kelompok dibahas sebagai berikut : 


d. Instruksi copy data 
Kode dasar untuk kelompok ini adalah MOV, singkatan dari 
MOVE yang artinya memindahkan, meskipun demikian lebih tepat 


dikatakan perintah ini mempunyai makna peng-copy-an data. Hal ini 
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bisa dijelaskan berikut : setelah instruksi MOV A,R7 dikerjakan, 
Akumulator A dan register serba guna R7 berisikan data yang sama, 
yang asalnya tersimpan di dalam R7. 
Perintah MOV dibedakan sesuai dengan jenis memori AT89Cx051. 


Perintah ini pada memori data dituliskan menjadi MOV, misalkan : 


MOV A,$20 
MOV A,@R1 
MOV A,P1 
MOV P3,A 


Untuk pemakaian pada memori program, perintah ini dituliskan 
menjadi MOVC, hanya ada 2 jenis instruksi yang memakai MOVC, 
yakni: 


MOVC A,@A-DPTR : DPTR sebagai register indirect 
MOVC A,@A--PC : PC sebagai register indirect 


Selain itu, masih dikenal pula perintah MOVX, yakni perintah 
yang dipakai untuk memori data eksternal (X singkatakan dari 
External). Perintah ini hanya dimiliki oleh anggota keluarga MCSS51 
yang mempunyai memori data eksternal, misalnya AT89C51 dan lain 
sebagainya, dan jelas tidak dikenal oleh kelompok AT89Cx0O51 yang 
tidam punya memori data eksternal. Hanya ada 6 macam instruksi 
yang memakai MOVX, instruksi-instruksi tersebut adalah: 

MOVX A,@DPTR 
MOVX A,@RO 
MOVX A,@R1 
MOVX @DPTR,A 
MOVX @RO,A 
MOVX @RI1,A 


04 


Addressing Mode Exect. 
Mnemonic Operation 
Dir Ind Reg Imm Timer uS 


Mov A,xsrc»- A-ssrc» V V V V 1 
Mov xdest5,A «xdest»-A V V V V 1 


Mov «xdest», 


cdest»—«ssrc» | V V V V 1 
CSrc2 
DPTR-—16 bit 
Mov 
immediate Accumulator Only 1 
DPTR, #data16 
const 
Push «&src» Inc SP V V V 1 
Pop «src» Dec SP Data Pointer Only 2 
Acc and 
Xch A,xbyte- «byte» Accumulator Only 1 
exchange data 
Acc and @RiI 
Xchd A,@Ri exchange low V V V 1 
nibbles 


Cc. Instruksi Aritmatika 
Perintah ADD dan ADDC 


Isi Akumulator A ditambah dengan bilangan 1 byte, hasil 
penjumlahan akan ditampung kembali dalam Akumulator. Dalam 
operasi ini bit Carry (C flag dalam PSW - Program Status Word) 
berfungsi sebagai penampung limpahan hasil penjumlahan. Jika hasil 
penjumlahan tersebut melimpah (nilainya lebih besar dari 255) bit 


Carry akan bernilai '1', kalau tidak bit Carry bernilai '0'. ADDC sama 
35 


dengan ADD, hanya saja dalam ADDC nilai bit Carry dalam proses 


sebelumnya ikut dijumlahkan bersama. 


Bilangan 1 byte yang ditambahkan ke Akumulator, bisa berasal dari 
bilangan konstan, dari register serba guna, dari memori data yang 
nomor memorinya disebut secara langsung maupun tidak langsung, 


seperti terlihat dalam contoh berikut : 


ADD A,RO : register serba guna 

ADD A,#$23 : bilangan konstan 

ADD A,@RO : no memori tak langsung 
ADD A,P1 : no memori langsung (port 1) 


Perintah SUBB 


Isi Akumulator A dikurangi dengan bilangan 1 byte berikut 
dengan nilai bit Carry, hasil pengurangan akan ditampung kembali 
dalam Akumulator. Dalam operasi ini bit Carry juga berfungsi sebagai 
penampung limpahan hasil pengurangan. Jika hasil pengurangan 
tersebut melimpah (nilainya kurang dari 0) bit Carry akan bernilai '1', 
kalau tidak bit Carry bernilai '0'. 


SUBBA,RO:A—-A-RO-C 
SUBB A,#$23, A- A-$23 
SUBB A,@R1 

SUBB A,PO 


Perintah DA 

Perintah DA (Decimal Adjust) dipakai setelah perintah ADD: 
ADDC atau SUBB, dipakai untuk merubah nilai biner 8 bit yang 
tersimpan dalam Akumulator menjadi 2 buah bilangan desimal yang 


masing-masing terdiri dari nilai biner 4 bit. 
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Perintah MUL AB 


Bilangan biner 8 bit dalam Akumulator A dikalikan dengan 
bilangan biner 8 bit dalam register B. Hasil perkalian berupa bilangan 
biner 16 bit, 8 bit bilangan biner yang bobotnya lebih besar 
ditampung di register B, sedangkan 8 bit lainnya yang bobotnya lebih 
kecil ditampung di Akumulator A. Bit OV dalam PSW (Program Status 
Word) dipakai untuk menandai nilai hasil perkalian yang ada dalam 
register B. Bit OV akan bernilai 'O' jika register B bernilai $00, kalau 
tidak bit OV bernilai '1'. 


MOV A,#10 
MOV B,#20 
MUL AB 


Perintah DIV AB 

Bilangan biner 8 bit dalam Akumulator A dibagi dengan bilangan 
biner 8 bit dalam register B. Hasil pembagian berupa bilangan biner 8 
bit ditampung di Akumulator, sedangkan sisa pembagian berupa 
bilangan biner 8 bit ditampung di register B. 
Bit OV dalam PSW (Program Status Word) dipakai untuk menandai 
nilai sebelum pembagian yang ada dalam register B. Bit OV akan 


bernilai '1' jika register B asalnya bernilai $00. 


/ 








Table 1.3. 
Instruksi Aritmatika 


Addressing Mode Exect. 
Mnemonic Operation 
" 1 " Reg ” Imm Timer uS 


A-A-- xbyte- 
A,xbyte- 
Addc 
A-A-#-cxbyte--4#-C V V V V 1 
A,xbyte- 
Subb 
A-—A-cxbyte--C 
A,xbyte- 
Pe ea —A-41 - Accumulator Only 
Ja cbyte- kena sereal ai ag — 


Ja DPTR nadia Data Pointer Only — 
ane A Pera Asi Accumulator Only 


Pe cbyte- Pa cbyt--1 " - aa - 
Hi AB P :A—BXA Accumulator and B Only 








A-—Int| A/B| 
B—-ModjA/BI| 


Pa A Pes Adjust Accumulator Only 1 


Div AB Accumulator and B only 
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d. Instruksi Logika 


Kelompok perintah ini dipakai untuk melakukan operasi logika 
mikrokontroler MCSS1, operasi logika yang bisa dilakukan adalah 
operasi AND (kode operasi ANL), operasi OR (kode operasi ORL) dan 
operasi Exclusive-OR (kode operasi XRL). 

Data yang dipakai dalam operasi ini bisa berupa data yang berada 
dalam Akumulator atau data yang berada dalam memori-data, hal ini 
sedikit berlainan dengan operasi aritmatik yang harus melihatkan 


Akumulator secara aktip. 


Hasil operasi ditampung di sumber data yang pertama. 

1. Operasi logika AND banyak dipakai untuk me-'O'-kan beberapa bit 
tertentu dari sebuah bilangan biner 8 bit, caranya dengan 
membentuk sebuah bilangan biner 8 bit sebagai data konstan yang 
di-ANL-kan bilangan asal. Bit yang ingin di-'O'-kan diwakili dengan 
'0' pada data konstan, sedangkan bit lainnya diberi nilai '1', 
misalnya. Instruksi ANL P1,#4001111110 akan mengakibatkan bit 
0 dan bit 7 dari Port 1 (P1) bernilai 'O' sedangkan bit-bit lainnya 
tetap tidak berubah nilai. 

2. Operasi logika OR banyak dipakai untuk me-'1'-kan beberapa bit 
tertentu dari sebuah bilangan biner 8 bit, caranya dengan 
membentuk sebuah bilangan biner 8 bit sebagai data konstan yang 
di-ORL-kan bilangan asal. Bit yang ingin di-'1'-kan diwakili dengan 
'1' pada data konstan, sedangkan bit lainnya diberi nilai 'O', 
misalnya :Instruksi ORL A,#Y601111110 akan mengakibatkan bit 1 
sampai dengan bit 6 dari Akumulator bernilai '1' sedangkan bit-bit 
lainnya tetap tidak berubah nilai. 

3. Operasi logika Exclusive-OR banyak dipakai untuk membalik nilai 
(complement) beberapa bit tertentu dari sebuah bilangan biner 8 
bit, caranya dengan membentuk sebuah bilangan biner 8 bit 


sebagai data konstan yang di-XRL-kan bilangan asal. Bit yang ingin 
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1 


dibalik-nilai diwakili dengan '1' pada data konstan, sedangkan bit 
lainnya diberi nilai 'O', misalnya: Instruksi XRL A,#”601111110 
akan mengakibatkan bit 1 sampai dengan bit 6 dari Akumulator 


berbalik nilai, sedangkan bit-bit lainnya tetap tidak berubah nilai. 


I f Addressing Mode Exect. 
Mnemonic Operation - - 
Dir Ind Reg Imm TimeruS 

Anl A,xbyte- |/A-A and xbyte- V V V V 1 
Anl cbytes,A (“Pytes-sbytezanl | V V V 1 
Ani cbyte-—cxbyteszand 

cbyte-,#data #data “ 1 1 " 1 
Orl A,xbyte- A-Aor xbyte- Accumulator Only 1 
Orl sbyte-,A «xbyt--—-cxbyt»orl A V V V 1 
Orl cbyte-—cbyte» or 

«byte», #data #data Data Pointer Only 2 
Xrl A,xbyte» A-A xorcbyte»- Accumulator Only 1 
Xrisbyte»,A  sbyt»-—cxbyt»xor A V V V 1 
Xri cbyte--—cxbyterxor 

cbyte»,#data #data Accumulator and B Only 4 
CLR A A—00h Accumulator only 1 
CPLA A- not A Accumulator only 1 
RLA Rotate A left 1 bit Accumulator only 1 
RLCA Mer Accumulator only 1 

trough Carry 
RR A Ha Sana Accumulator only 1 
RRC Naa NON Accumulator only 1 
trough carry 
SWAP A Swap nibbles in A Accumulator only 1 
Operasi logika pada umumnya mencakup empat hal, yaitu 


operasi AND, operasi OR, operasi EX-OR dan operasi NOT. MCS51 
hanya bisa melaksanakan tiga jenis operasi logika yang ada, yakni 
intruksi ANL (AND Logical) untuk operasi AND instruksi ORL (OR 
Logical) untuk operasi OR, CPL (Complement bit) untuk operasi NOT. 
Bit Carry pada PSW diperlakukan sebagai 'akumulator bit", 


dengan demikian operasi AND dan operasi OR dilakukan antara bit 
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yang tersimpan pada bit Carry dengan salah satu dari 256 bit data 
yang dibahas di atas. Contoh dari instruksi-instruksi ini adalah : 

ANL C,P1.1 

ANL C,/P1.2 


Instruksi ANL C,P1.1 meng-AND-kan nilai pada bit Carry dengan nilai 
Port 1 bit 1 (P1.1), dan hasil operasi tersebut ditampung pada bit 
Carry. Instruksi ANL C,/P1.1 persis sama dengan instruksi 
sebelumnya, hanya saja sebelum di-AND-kan, nilai P1.1 dibalik 
(complemented) lebih dulu, jika nilai P1.1-'0' maka yang di-AND-kan 
dengan bit Carry adalah '1', demikian pula sebaliknya. Hal serupa 
berlaku pada instruksi ORL. Instruksi CPL dipakai untuk membalik 
(complement) nilai semua 256 bit data yang dibahas di atas. 
Misalnya: 

CPL C 

CPL P1.0 

CPL C akan membalik nilai biner dalam bit Carry (jangan lupa bit 
Carry merupakan salah satu bit yang ada dalam 256 bit yang dibahas 
di atas, yakni bit nomor $E7 atau PSW.7). 


e. Instruksi Lompatan 

Pada dasarnya program dijalankan intruksi demi instruksi, 
artinya selesai menjalankan satu instruksi mikrokontroler langsung 
menjalankan instruksi berikutnya, untuk keperluan ini mikrokontroler 
dilengkapi dengan Program Counter yang mengatur pengambilan 
intruksi secara berurutan. Meskipun demikian, program yang kerjanya 
hanya berurutan saja tidaklah banyak artinya, untuk keperluan ini 
mikrokontroler dilengkapi dengan instruksi-instruksi untuk mengatur 
alur program. 

Secara umum kelompok instruksi yang dipakai untuk mengatur 
alur program terdiri atas instruksi-instruksi JUMP (setara dengan 


statemen GOTO dalam Pascal), instruksi-instruksi untuk membuat dan 
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memakai sub-rutin/modul (setara dengan PROCEDURE dalam Pascal), 
instruksi-instruksi JUMP bersyarat (conditional Jump, setara dengan 
statemen IF .. THEN dalam Pascal). Di samping itu ada pula instruksi 
PUSH dan POP yang bisa memengaruhi alur program. 

Karena Program Counter adalah satu-satunya register dalam 
mikrokontroler yang mengatur alur program, maka kelompok instruksi 
pengatur program yang dibicarakan di atas, semuanya merubah nilai 
Program Counter, sehingga pada saat kelompok instruksi ini 
dijalankan, nilai Program Counter akan tidak akan runtun dari nilai 
instruksi sebelumnya. Selain karena instruksi-instruksi di atas, nilai 
Program Counter bisa pula berubah karena pengaruh perangkat 
keras, yaitu saat mikrokontroler di-reset atau menerima sinyal 
interupsi dari perangkat input/output. Hal ini akan dibicarakan secara 
detail dibagian lagi. 

Mikrokontroler menjalankan intruksi demi instruksi, selesai 
menjalankan satu instruksi mikrokontroler langsung menjalankan 
instruksi berikutnya, hal ini dilakukan dengan cara nilai Program 
Counter bertambah sebanyak jumlah byte yang membentuk instruksi 
yang sedang dijalankan, dengan demikian pada saat instruksi 
bersangkutan dijalankan Program Counter selalu menyimpan nomor 
memori-program yang menyimpan instruksi berikutnya. Pada saat 
mikrokontroler menjalankan kelompok instruksi JUMP, nilai Program 
Counter yang runtun sesuai dengan alur program diganti dengan 
nomor memori-program baru yang dikehendaki programer. 

Mikrokontroler MCS51 mempunyai 3 macam intruksi JUMP, 
yakni instruksi LJMP (Long Jump), instruksi AJMP (Absolute Jump) dan 
instruksi SJMP (Short Jump). Kerja dari ketiga instruksi ini persis 
sama, yakni memberi nilai baru pada Program Counter, kecepatan 
melaksanakan ketiga instruksi ini juga persis sama, yakni 
memerlukan waktu 2 periode instruksi (jika MCS51 bekerja pada 
frekuensi 12 MHz, maka instruksi ini dijalankan dalam waktu 2 mikro- 


detik), yang berbeda dalam jumlah byte pembentuk instruksinya, 
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instruksi LJMP dibentuk dengan 3 byte, sedangkan instuksi AJMP dan 
SJMP cukup 2 byte. 


Instruksi LJMP 

Kode untuk instruksi LJMP adalah $02, nomor memori-program 
baru yang dituju dinyatakan dengan bilangan biner 16 bit, dengan 
demikian instruksi ini bisa menjangkau semua memori-program 
MCS51 yang jumlahnya 64 KiloByte. Instruksi LJMP terdiri atas 3 byte, 
yang bisa dinyatakan dengan bentuk umum 02 aa aa, aa yang 
pertama adalah nomor memori-program bit 8 sampai dengan bit 15, 
sedangkan aa yang kedua adalah nomor memori-program bit 0 
sampai dengan bit 7. 
Pemakaian instruksi LJMP bisa dipelajari dari potongan program 
berikut : 
LJMP TugasBaru 


ORG $2000 
TugasBaru: 
MOV A,P3.1 

Dalam potongan program di atas, ORG adalah perintah pada 
assembler agar berikutnya assembler bekerja pada memori-program 
nomor yang disebut di belakang ORG (dalam hal ini minta assembler 
berikutnya bekerja pada memori-program nomor $2000). TugasBaru 
disebut sebagai LABEL, yakni sarana assembler untuk menandai/ 
menamai nomor memori-program. Dengan demikian, dalam potongan 
program di atas, memori-program nomor $2000 diberi nama 
TugasBaru, atau bisa juga dikatakan bahwa TugasBaru bernilai $2000. 
(Catatan : LABEL ditulis minimal satu huruf lebih kiri dari instruksi, 
artinya LABEL ditulis setelah menekan tombol Enter, tapi instruksi 
ditulis setelah menekan tombol Enter, kemudian diikuti dengan 1 


tombol spasi atau tombol TAB). Dengan demikian intruksi LJMP 
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TugasBaru di atas, sama artinya dengan LJMP $2000 yang oleh 


assembler akan diterjemahkan menjadi 02 20 00 (heksadesimal). 


Instruksi AJMP 

Nomor memori-program baru yang dituju dinyatakan dengan 
bilangan biner 11 bit, dengan demikian instruksi ini hanya bisa 
menjangkau satu daerah memori-program MCS51 sejauh 2 KiloByte. 
Instruksi AJMP terdiri atas 2 byte, byte pertama merupakan kode 
untuk instruksi AJMP (00001b) yang digabung dengan nomor memori- 
program bit nomor 8 sampai dengan bit nomor 10, byte kedua dipakai 
untuk menyatakan nomor memori-program bit nomor 0 sampai 


dengan bit nomor 7. 


Berikut ini adalah potongan program untuk menjelaskan pemakaian 
instruksi AJMP: 


ORG $800 

AJMP Daerahini 
AJMP DaerahLain 
ORG $900 


DaerahiIni: 


ORG $1000 


DaerahLain: 


Potongan program di atas dimulai di memori-program nomor 
$800, dengan demikian instruksi AJMP Daerahlni bisa dipakai, karena 
nomor-memori $800 (tempat instruksi AJMP DaerahIni) dan LABEL 
DaerahIni yang terletak di dalam satu daerah memori-progam 2 


KiloByte yang sama dengan. (Dikatakan terletak di dalam satu daerah 
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memori-program 2 KiloByte yang sama, karena bit nomor 11 sampai 
dengan bit nomor 15 dari nomor memorinya sama). 

Tapi AJMP DaerahLain akan di-salah-kan oleh Assembler, karena 
DaerahLain yang terletak di memori-program nomor $1000 terletak di 
daerah memori-program 2 KiloByte yang lain. 

Karena instruksi AJMP hanya terdiri dari 2 byte, sedangkan instruksi 
LJMP 3 byte, maka memakai instruksi AJMP lebih hemat memori- 
program dibanding dengan LJMP. Hanya saja karena jangkauan 
instrusksi AJMP hanya 2 KiloByte, pemakaiannya harus hati-hati. 
Memori-program IC mikrokontroler AT89C1051 dan AT89C2051 
masing-masing hanya 1 KiloByte dan 2 KiloByte, dengan demikian 
program untuk kedua mikrokontroler di atas tidak perlu memakai 
instruksi LJMP, karena program yang ditulis tidak mungkin 


menjangkau lebih dari 2 KiloByte memori -program. 


Instruksi SJMP 

Nomor memori-program dalam instruksi ini tidak dinyatakan 
dengan nomor memori-program yang sesungguhnya, tapi dinyatakan 
dengan 'pergeseran relatip” terhadap nilai Program Counter saat 
instruksi ini dilaksanakan. Pergeseran relatip tersebut dinyatakan 
dengan 1 byte bilangan 2's complement, yang bisa dipakai untuk 
menyakatakan nilai antara -128 sampai dengan -#-127. Nilai minus 
dipakai untuk menyatakan bergeser ke instruksi-instruksi 
sebelumnya, sedangkan nilai positip untuk menyatakan bergeser ke 
instruksi-instruksi sesudahnya. 

Meskipun jangkauan instruksi SJMP hanya -128 sampai #127, 
tapi instruksi ini tidak dibatasi dengan pengertian daerah memori- 
program 2 KiloByte yang membatasi instruksi AJMP. 

ORG $0F80 
SJMP DaerahLain 


ORG $1000 
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DaerahLain: 

Dalam potongan program di atas, memori-program $0F80 tidak 
terletak dalam daerah memori-program 2 KiloByte yang sama dengan 
$1000, tapi instruksi SJMP DaerahLain tetap bisa dipakai, asalkan 
jarak antara instruksi itu dengan LABEL DaerahLain tidak lebih dari 
127 byte. 


Instruksi sub-rutin 

Instruksi-instruksi untuk membuat dan memakai sub- 
rutin/modul program, selain melibatkan Program Counter, melibatkan 
pula Stack yang diatur oleh Register Stack Pointer. 

Sub-rutin merupakan suatu potong program yang karena berbagai 
pertimbangan dipisahkan dari program utama. Bagian-bagian di 
program utama akan 'memanggil' (CALL) sub-rutin, artinya 
mikrokontroler sementara meninggalkan alur program utama untuk 
mengerjakan instruksi-instruksi dalam sub-rutin, selesai mengerjakan 
sub-rutin mikrokontroler kembali ke alur program utama. 
Satu-satunya cara membentuk sub-rutin adalah memberi instruksi 
RET pada akhir potongan program sub-rutin. Program sub-rutin di- 
'panggil' dengan instruksi ACALL atau LCALL. 

Agar nantinya mikrokontroler bisa meneruskan alur program 
utama, pada saat menerima instruksi ACALL atau LCALL, sebelum 
mikrokontroler pergi mengerjakan sub-rutin, nilai Program 
Counter saat itu disimpan dulu ke dalam Stack (Stack adalah 
sebagian kecil dari memori-data yang dipakai untuk menyimpan 
nilai Program Counter secara otomatis, kerja dari Stack 
dikendalikan oleh Register Stack Poiner). 

Selanjutnya mikrokontroler mengerjakan instruksi-instruksi di 
dalam sub-rutin sampai menjumpai instruksi RET yang berfungsi 
sebagai penutup dari sub-rutin. Saat menerima instruksi RET, nilai 
asal Program Counter sebelum mengerjakan sub-rutin yang 


disimpan di dalam Stack, dikembalikan ke Program Counter 
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sehingga mikrokontroler bisa meneruskan pekerjaan di alur 
program utama. 

Instruksi ACALL dipakai untuk me-'manggil' program sub- 
rutin dalam daerah memori-program 2 KiloByte yang sama, setara 
dengan instruksi AJMP yang sudah dibahas di atas. Sedangkan 
instruksi LCALL setara dengan instruksi LCALL, yang bisa 
menjangkau seluruh memori-program mikrokontroler MCSS1 
sebanyak 64 KiloByte. (Tapi tidak ada instrusk SCALL yang setara 
dengan instruksi SJMP). 

Program untuk AT89C1051 dan AT89C2051 tidak perlu 
memakai instruksi LCALL. Instruksi RET dipakai untuk mengakhiri 
program sub-rutin, di samping itu masih ada pula instruksi RETT, 
yakni instruksi yang dipakai untuk mengakhiri Program Layanan 
Interupsi (Interrupt Service Routine), yaitu semacam program 
sub-rutin yang dijalankan mikrokontroler pada saat mikrokontroler 
menerima sinyal permintaan interupsi. 

Catatan : Saat mikrokontroler menerima sinyal permintaaan 
interupsi, mikrokontroler akan melakukan satu hal yang setara 
dengan intruksi LCALL untuk menjalankan Program Layanan 
Interupsi dari sinyal interupsi bersangkutan. Di samping itu, 
mikrokontroler juga me-'mati'-kan sementara mekanisme layanan 
interupsi, sehingga permintaan interupsi berikutnya tidak dilayani. 
Saat menerima instruksi RETI, makanisme layanan interusi 
kembali diaktipkan dan mikrokontroler melaksanakan hal yang 


setara dengan instruksi RET. 


Instruksi Lompatan Bersyarat 

Instruksi Jump bersyarat merupakan instruksi inti bagi 
mikrokontroler, tanpa kelompok instruksi ini program yang ditulis 
tidak banyak berarti. Instruksi-instruksi ini selain melibatkan Program 
Counter, melibatkan pula kondisi-kondisi tertentu yang biasanya 


dicatat dalam bit-bit tertentu yang dihimpun dalam Register tertentu. 


9/7 


Khusus untuk keluarga mikrokontroler MCS51 yang mempunyai 
kemampuan menangani operasi dalam level bit, instruksi jump 
bersyarat dalam MCS51 dikaitkan pula dengan kemampuan operasi 
bit MCS51. 
Nomor memori-program baru yang harus dituju tidak dinyatakan 
dengan nomor memori-program yang sesungguhnya, tapi dinyatakan 
dengan 'pergeseran relatip” terhadap nilai Program Counter saat 


instruksi ini dilaksanakan. Cara ini dipakai pula untuk instruksi SJMP. 


Instruksi JZ / JNZ 
Instruksi JZ (Jump if Zero) dan instruksi JNZ (Jump if not Zero) 


adalah instruksi JUMP bersyarat yang memantau nilai Akumulator A. 


MOV A,#0 
JNZ BukanNol 
JZ Nol 


BukanNo!: 


Nol : 


Dalam contoh program di atas, MOV A,#0 membuat A bernilai 
nol, hal ini mengakibatkan instruksi JNZ BukanNol tidak akan pernah 
dikerjakan (JNZ artinya Jump kalau nilai Ax50, syarat ini tidak pernah 
dipenuhi karena saat instruksi ini dijalankan nilai A-0), sedangankan 


instruksi JZ Nol selalu dikerjakan karena syaratnya selalu dipenuhi. 
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Instruksi JC / JNC 

Instruksi JC (Jump on Carry) dan instruksi JNC (Jump on no Carry) adalah 
instruksi jump bersyarat yang memantau nilai bit Carry di dalam Program 
Status Word (PSW). 
Bit Carry merupakan bit yang banyak sekali dipakai untuk keperluan operasi 
bit, untuk menghemat pemakaian memori-program disediakan 2 instruksi 
yang khusus untuk memeriksa keadaan bit Carry, yakni JC dan JNC. Karena 
bit akan diperiksa sudah pasti, yakni bit Carry, maka instruksi ini cukup 
dibentuk dengan 2 byte saja, dengan demikian bisa lebih menghemat 
memori program. 
JC Periksa 
JB PSW.7,Periksa 
Hasil kerja kedua instruksi di atas sama, yakni MCS51 akan JUMP ke Periksa 
jika ternyata bit Carry bernilai '1' (ingat bit Carry sama dengan PSW bit 7). 
Meskipun sama tapi instruksi JC Periksa lebih pendek dari instruksi JB 
PSW.7,Periksa, instruksi pertama dibentuk dengan 2 byte dan instruksi yang 
kedua 3 byte. Instruksi JBC sama dengan instruksi JB, hanya saja jika 
ternyata bit yang diperiksa memang benar bernilai '1', selain MCS51 akan 
JUMP ke instruksi lain yang dikehendaki MCS51 akan me-nol-kan bit yang 


baru saja diperiksa 


Instruksi JB / JNB / JBC 

Instruksi JB (Jump on Bit Set), instruksi JNB (Jump on not Bit Set) 
dan instruksi JBC (Jump on Bit Set Then Clear Bit) merupakan instruksi 
Jump bersyarat yang memantau nilai-nilai bit tertentu. Bit-bit tertentu bisa 
merupakan bit-bit dalam register status maupun kaki input mikrokontroler 
MCS51. 

Pengujian Nilai Boolean dilakukan dengan instruksi JUMP bersyarat, 
ada 5 instruksi yang dipakai untuk keperluan ini, yakni instruksi JB (JUMP if 
bit set), JNB (JUMP if bit Not Set), JC (JUMP if Carry Bit set), JNC (JUMP if 
Carry Bit Not Set) dan JBC (JUMP if Bit Set and Clear Bit). 
Dalam instruksi JB dan JNB, salah satu dari 256 bit yang ada akan diperiksa, 
jika keadaannya (false atau true) memenuhi syarat, maka MCS51 akan 
menjalankan instruksi yang tersimpan di memori-program yang dimaksud. 


Alamat memori-program dinyatakan dengan bilangan relatip terhadap nilai 
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Program Counter saat itu, dan cukup dinyatakan dengan angka 1 byte. 
Dengan demikian instruksi ini terdisi dari 3 byte, byte pertama adalah kode 
operasinya ($29 untuk JB dan $30 untuk JNB), byte kedua untuk 
menyatakan nomor bit yang harus diuji, dan byte ketiga adalah bilangan 
relatip untuk instruksi tujuan. 

Contoh pemakaian instruksi JB dan JNB sebagai berikut : 

JB P1.1,$ 

JNB P1.1,$ 

Instruksi-instruksi di atas memantau kedaan kaki IC MCSS1 Port 1 bit 1. 
Instruksi pertama memantau PL1.1, jika P1l.1 bernilai '1' maka MCS51 akan 
mengulang instruksi ini, (tanda $ mempunyai arti jika syarat terpenuhi 
kerjakan lagi instruksi bersangkutan). Instruksi berikutnya melakukan hal 
sebaliknya, yakni selama P1.1 bernilai '0' maka MCSS1 akan tertahan pada 


instruksi ini. 


Instruksi proses dan test 

Instruksi-instruksi Jump bersyarat yang dibahas di atas, memantau 
kondisi yang sudah terjadi yang dicatat MCS51. Ada dua instruksi yang 
melakukan dulu suatu proses baru kemudian memantau hasil proses untuk 
menentukan apakah harus Jump. Kedua instruksi yang dimaksud adalah 
instruksi DJNZ dan instruksi CJNE. 
Instruksi DJNZ 

Instruksi DJNZ (Decrement and Jump if not Zero), merupakan 
instruksi yang akan mengurangi 1 nilai register serbaguna (RO..R7) atau 
memori-data, dan Jump jika ternyata setelah pengurangan 1 tersebut 
hasilnya tidak nol. 
Contoh berikut merupakan potongan program untuk membentuk waktu 


tunda secara sederhana : 


MOV RO,#$23 
DJNZ RO,$ 


Instruksi MOV RO,#$23 memberi nilai $23 pada RO, selanjutnya setiap kali 
instruksi DJNZ RO,$ dikerjakan, MCS51 akan mengurangi nilai RO dengan 


1” jika RO belum menjadi nol maka MCS51 akan mengulang instruksi 


100 


tersebut (tanda $ dalam instruksi ini maksudnya adalah kerjakan kembali 
instruksi ini). Selama mengerjakan 2 instruksi di atas, semua pekerjaan lain 
akan tertunda, waktu tundanya ditentukan oleh besarnya nilai yang diisikan 
ke RO. 


Instruksi CJNE 

Instruksi CJNE (Compare and Jump if Not Egual) membandingkan dua 
nilai yang disebut dan MCS akan Jump kalau kedua nilai tersebut tidak 
sama! 
MOV A,P1 
CJNE A,#$0A,TidakSama 


SJMP EXIT 


TidakSama: 


Instruksi MOV A,P1 membaca nilai input dari Port 1, instruksi CJNE 
A, #$0A,Tidaksama memeriksa apakah nilai Port 1 yang sudah disimpan di A 
sama dengan $0A, jika tidak maka Jump ke TidakSama 


f. Interupsi 

8051 mempunyai 5 buah sumber interupsi. Dua buah interupsi 
eksternal, dua buah interupsi timer dan sebuah interupsi port serial. 
Meskipun memerlukan pengertian yang lebih mendalam, pengetahuan 
mengenai interupsi sangat membantu mengatasi masalah pemrograman 
mikroprosesor/mikrokontroler dalam hal menangani banyak peralatan 
input/output. Pengetahuan mengenai interupsi tidak cukup hanya dibahas 
secara teori saja, diperlukan contoh program yang konkrit untuk memahami. 
Saat kaki RESET pada IC mikroprosesor/mikrokontroler menerima sinyal 
reset (pada MCS51 sinyal tersebut berupa sinyal '1' sesaat, pada prosesor 
lan umumnya merupakan sinyal 'O' sesaat), Program Counter diisi dengan 
sebuah nilai. Nilai tersebut dinamakan sebagai vektor reset (reset vector), 
merupakan nomor awal memori-program yang menampung program yang 


harus dijalankan. 
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Pembahasan di atas memberi gambaran bahwa proses reset merupakan 
peristiwa perangkat keras (sinyal reset diumpankan ke kaki Reset) yang 
dipakai untuk mengatur kerja dari perangkat lunak, yakni menentukan aliran 
program prosesor (mengisi Program Counter dengan vektor reset). 
Program yang dijalankan dengan cara reset, merupakan program utama 
bagi prosesor. 

Peristiwa perangkat keras yang dipakai untuk mengatur kerja dari perangkat 
lunak, tidak hanya terjadi pada proses reset, tapi terjadi pula dalam proses 


interupsi. 


Dalam proses interupsi, terjadinya sesuatu pada perangkat keras 
tertentu dicatat dalam flip-flop khusus, flip-flop tersebut sering disebut 
sebagai 'petanda' (flag), catatan dalam petanda tersebut diatur sedemikian 
rupa sehingga bisa merupakan sinyal permintaan interupsi pada prosesor. 
Jika permintaan interupsi ini dilayani prosesor, Program Counter akan diisi 
dengan sebuah nilai. Nilai tersebut dinamakan sebagai vektor interupsi 
(interrupt vector), yang merupakan nomor awal memori-program yang 
menampung program yang dipakai untuk melayani permintaan interupsi 
tersebut. 

Program yang dijalankan dengan cara interupsi, dinamakan sebagai program 
layanan interupsi (ISR - Interrupt Service Routine). Saat prosesor 
menjalankan ISR, pekerjaan yang sedang dikerjakan pada program utama 
sementara ditinggalkan, selesai menjalankan ISR prosesor kembali 


menjalankan program utama, seperti yang digambarkan dalam Gambar 3.8 


| 
——1— —# 
Waktu 4 i ) an ) 
1 “ Permintaan Interupsi 4 “ Instruksi kembali dari Interupsi (RETT) 
i 
Gambar 3.8 Bagan kerja prosesor melayani interupsi 


Sebuah prosesor bisa mempunyai beberapa perangkat keras yang 
merupakan sumber sinyal permintaan interupsi, masing-masing sumber 


interupsi dilayani dengan ISR berlainan, dengan demikian prosesor 
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mempunyai beberapa vektor interupsi untuk memilih ISR mana yang dipakai 
melayani permintaan interupsi dari berbagai sumber. Kadang kala sebuah 
vektor interupsi dipakai oleh lebih dari satu sumber interupsi yang sejenis, 
dalam hal semacam ini ISR bersangkutan harus menentukan sendiri sumber 
interupsi mana yang harus dilayani saat itu. 
Jika pada saat yang sama terjadi lebih dari satu permintaan interupsi, 
prosesor akan melayani permintaan interupsi tersebut menurut perioritas 
yang sudah ditentukan, selesai melayani permintaan interupsi perioritas 
yang lebih tinggi, prosesor melayani permintaan interupsi berikutnya, baru 
setelah itu kembali mengerjakan program utama. 
Saat prosesor sedang mengerjakan ISR, bisa jadi terjadi 
permintaan interupsi lain, jika permintaan interupsi yang datang belakangan 
ini mempunyai perioritas lebih tinggi, ISR yang sedang dikerjakan ditinggal 
dulu, prosesor melayani permintaan yang perioritas lebih tinggi, selesai 
melayani interupsi perioritas tinggi prosesor meneruskan ISR semula, baru 
setelah itu kembali mengerjakan program utama. Hal ini dikatakan sebagai 
interupsi bertingkat (nested interrupt), tapi tidak semua prosesor 


mempunyai kemampuan melayani interupsi secara ini. 


g. Sumber interupsi MCS51 

Seperti terlihat dalam Gambar 2, AT89C51 mempunyai 6 sumber 
interupsi, yakni Interupsi External (External Interrupt) yang berasal dari kaki 
INTO dan INT1, Interupsi Timer (Timer Interrupt) yang berasal dari Timer O 
maupun Timer 1, Interupsi Port Seri (Serial Port Interrupt) yang berasal dari 
bagian penerima dan bagian pengirim Port Seri. 

Di samping itu AT89C52 mempunyai 2 sumber interupsi lain, yakni 
Interupsi Timer 2 bersumber dari Timer 2 yang memang tidak ada pada 
AT89C51. Bit IEO (atau bit IE1) dalam TCON merupakan petanda (flag) yang 
menandakan adanya permintaan Interupsi Eksternal. Ada 2 keadaan yang 
bisa meng-aktip-kan petanda ini, yang pertama karena level tegangan 'O' 
pada kaki INTO (atau INT1), yang kedua karena terjadi transisi sinyal '1' 
menjadi 'O0' pada kaki INTO (atau INTL1). Pilihan bentuk sinyal ini ditentukan 
lewat bit ITO (atau bit IT1) yang terdapat dalam register TCON. 
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1. Kalau bit ITO (atau IT1) —-'0' maka bit IEO (atau IE1) dalam TCON 
menjadi '1' saat kaki INTO—'0'. 
2. Kalau bit ITO (atau IT1) —-'1' maka bit IEO (atau IE1) dalam TCON 
menjadi '1' saat terjadi transisi sinyal '1' menjadi '0' pada kaki INTO. 
Menjelang prosesor menjalankan ISR dari Interupsi Eksternal, bit IEO 
(atau bit IE1) dikembalikan menjadi 'O', menandakan permintaan 
Interupsi Eksternal sudah dilayani. Namun jika permintaan Interupsi 
Ekternal terjadi karena level tegangan 'O' pada kaki ITO (atau IT1), 
dan level tegangan pada kaki tersebut saat itu masih -'0' maka bit IEO 
(atau bit IE1) akan segera menjadi '1' lagi! 
Bit TFO (atau bit TF1) dalam TCON merupakan petanda (flag) yang 
menandakan adanya permintaan Interupsi Timer, bit TFO (atau bit TF1) 
menjadi '1' pada saat terjadi limpahan pada pencacah biner Timer 0 (atau 
Timer 1). 

Menjelang prosesor menjalankan ISR dari Interupsi Timer, bit TFO 
(atau bit TF1) dikembalikan menjadi 'O', menandakan permintaan Interupsi 
Timer sudah dilayani. 
Interupsi port seri terjadi karena dua hal, yang pertama terjadi setelah port 
seri selesai mengirim data 1 byte, permintaan interupsi semacam ini 


1 


ditandai dengan petanda (flag) TI-'1'. Yang kedua terjadi saat port seri 
telah menerima data 1 byte secara lengkap, permintaan interupsi semacam 
ini ditandai dengan petanda (flag) RI-'1'. 

Petanda di atas tidak dikembalikan menjadi 'O' menjelang prosesor 
menjalankan ISR dari Interupsi port seri, karena petanda tersebut masih 
diperlukan ISR untuk menentukan sumber interupsi berasal dari TI atau RI. 
Agar port seri bisa dipakai kembali setelah mengirim atau menerima data, 
petanda-petanda tadi harus di-nol-kan lewat program. 

Petanda permintaan interupsi (IEO, TFO, IEl, TF1, RI dan TI) 
semuanya bisa di-nol-kan atau di-satu-kan lewat instruksi, pengaruhnya 
sama persis kalau perubahan itu dilakukan oleh perangkat keras. Artinya 
permintaan interupsi bisa diajukan lewat pemrograman, misalnya 


permintaan interupsi eksternal ITO bisa diajukan dengan instruksi SETB IEO. 
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h. Mengaktifkan Interupsi 

Semua sumber permintaan interupsi yang di bahas di atas, masing- 
masing bisa di-aktip-kan atau di-nonaktip-kan secara tersendiri lewat bit-bit 
yang ada dalam register IE (Interrupt Enable Register). 
Bit EXO dan EX1 untuk mengatur interupsi eksternal INTO dan INTI1, bit ETO 
dan ET1 untuk mengatur interupsi timer O dan timer 1, bit ES untuk 
mengatur interupsi port seri, seperti yang digambarkan dalam Gambar 2. Di 
samping itu ada pula bit EA yang bisa dipakai untuk mengatur semua 
sumber interupsi sekali gus. 
Setelah reset, semua bit dalam register IE bernilai 'O', artinya sistem 
interupsi dalam keadaan non-aktip. Untuk mengaktipkan salah satu sistem 
interupsi, bit pengatur interupsi bersangkutan diaktipkan dan juga EA yang 
mengatur semua sumber interupsi. Misalnya instruksi yang dipakai untuk 
mengaktipkan interupsi ekternal INTO adalah SETB EXO disusul dengan SETB 


EA. 
MSB LSB 
EA Xx Xx ES ET1 EX1 ETO EXO 


BIT SYMBOL FUNCTION 


Disables all interrupts. If EA-0, no interrupt will be 
acknowledged. If EA-—1, each interrupt source is 


Le - individually enabled or disabled by setting or clearing 
its enable bit. 

IE.6 - 2 

IE.5 - - 

IE.4 ES Enables or disables the Serial Port interrupt. If ES-0, 
| the Serial Port interrupt is disabled. 

IE.3 ET1 Enables or disables the Timer 1 Overflow interrupt. If 
| ET1-0, the Timer 1 interrupt is disabled. 

IE.2 EX1 Enables or disables External Interrupt 1. If EX1-—0, 
| External interrupt 1 is disabled. 

IE.1 ETO Enables or disables the Timer O Overflow interrupt. If 
| ETO-—0, the Timer 0 interrupt is disabled. 

IE.0 EXO Enables or disables External interrupt 0. If EX0—0, 


External interrupt 0 is disabled. 
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Ii. Vektor Interupsi 

Saat MCS51 menanggapi permintaan interupsi, Program Counter diisi 
dengan sebuah nilai yang dinamakan sebagai vektor interupsi, yang 
merupakan nomor awal dari memori-program yang menampung ISR untuk 
melayani permintaan interupsi tersebut. Vektor interupsi itu dipakai untuk 
melaksanakan inststuksi LCALL yang diaktipkan secara perangkat keras. 
Vektor interupsi untuk interupsi eksternal INTO adalah $0003, untuk 
interupsi timer O adalah $000B, untuk interupsi ekternal INT1 adalah $0013, 
untuk interupsi timer 1 adalah $001B dan untuk interupsi port seri adalah 
$0023. 
Jarak vektor interupsi satu dengan lainnya sebesar 8, atau hanya tersedia 8 
byte untuk setiap ISR. Jika sebuah ISR memang hanya pendek saja, tidak 
lebih dari 8 byte, maka ISR tersebut bisa langsung ditulis pada memori- 
program yang disediakan untuknya. ISR yang lebih panjang dari 8 byte 
ditulis ditempat lain, tapi pada memori-program yang ditunjuk oleh vektor 


interupsi diisikan instruksi JUMP ke arah ISR bersangkutan 


Source Vector Address 
IEO 0003H 
TFO 000BH 
IE1 0013H 
TF1 001BH 
RI 4 TI 0023H 


J- Tingkatan Perioritas 

Masing-masing sumber interupsi bisa ditempatkan pada dua tingkatan 
perioritas yang berbeda. Pengaturan tingkatan perioritas isi dilakukan 
dengan bit-bit yang ada dalam register IP (Interrupt Priority). 
Bit PXO dan PX1 untuk mengatur tingkatan perioritas interupsi eksternal 
INTO dan INTL1, bit PTO dan PT1 untuk mengatur interupsi timer O dan timer 
1, bit PS untuk mengatur interupsi port seri, seperti yang digambarkan 


dalam Gambar 2. 
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Setelah reset, semua bit dalam register IP bernilai 'O', artinya semua 
sumber interupsi ditempatkan pada tingkatan tanpa perioritas. Masing- 
masing sumber interupsi bisa ditempatkan pada tingkatan perioritas utama 
dengan cara men-'satu'-kan bit pengaturnya. Misalnya interupsi timer 0 bisa 
ditempatkan pada tingkatan perioritas utama dengan instruksi SETB PTL. 
Sebuah ISR untuk interupsi tanpa perioritas bisa diinterupsi oleh sumber 
interupsi yang berada dalam tingkatan perioritas utama. Tapi interupsi yang 
berada pada tingkatan perioritas yang sama, tidak dapat saling meng- 
interupsi. 

Jika 2 permintaan interupsi terjadi pada saat yang bersamaan, sedangkan 
kedua interupsi tersebut terletak pada tingkatan perioritas yang berlainan, 
maka interupsi yang berada pada tingkatan perioritas utama akan dilayani 
terlebih dulu, setelah itu baru melayani interupsi pada tingkatan tanpa 
perioritas. 

Jika kedua permintaan tersebut bertempat pada tingkatan perioritas yang 
sama, perioritas akan ditentukan dengan urutan sebagai berikut : interupsi 
eksternal INTO, interupsi timer 0, interupsi ekternal INT1, interupsi timer 1 


dan terakhir adalah interupsi port seri. 


Bagan Lengkap Sistem Interupsi MCS51. 

Meskipun sistem interupsi MCS51 termasuk sederhana dibandingkan 
dengan sistem interupsi MC68HC11 buatan Motorola, tapi karena 
menyangkut 5 sumber interupsi yang masing-masing harus diatur secara 
tersendiri, tidak mudah untuk mengingat semua masalah tersebut, terutama 
pada saat membuat program sering dirasakan sangat merepotkan 
membolak-balik buku untuk mengatur masing-masing sumber interupsi 
tersebut. 

Gambar 2 menggambarkan sistem interupsi MCS51 selangkapnya, berikut 
dengan masing-masing bit dalam register-register SFR (Special Function 
Register) yang dipakai untuk mengatur masing-masing sumber interupsi. 
Saklar yang digambarkan dalam Gambar 2 mewakili bit dalam register yang 
harus diatur untuk mengendalikan sumber interupsi, kotak bergambar 
bendera kecil merupakan flag (petanda) dalam register yang mencatat 


adanya permintaan interupsi dari masing-masing sumber interupsi. 
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Kedudukan saklar dalam gambar tersebut menggambarkan kedudukan awal 
setelah MCS51 di-reset. 


Gambar ini sangat membantu saat penulisan program menyangkut interupsi 


MCS51. 


Interrupt Priority Register ( IP ) 


MSB 


xX Xx X 


Note: 
BIT SYMBOL 


IP./ £ 
IP.6 2 
IP.5 - 
IP.4 PS 
IP.3 PTi1 
IP.2 PX1 
IP.1 PTO 
IP.O PXO 


6. Timer Counter 


LSB 


PS PT1 PX1 PTO PXO 


FUNCTION 


Defines the Serial Port interrupt priority level. PS—1 


programs it to the higher priority level. 


Defines the Timer 1 interrupt priority level. PT1—1 


programs it to the higher priority level. 


Defines the External Interrupt 1 priority level. PX1—1 


programs it to the higher priority level. 


Enables or disables the Timer O interrupt priority 


level. PTO—1 programs it to the higher priority level. 


Defines the External Interrupt O priority level. PXO—1 


programs it to the higher priority level. 


Timer dan Counter merupakan sarana input yang kurang dapat 


perhatian pemakai mikrokontroler, dengan sarana input ini mikrokontroler 


dengan mudah bisa dipakai untuk mengukur lebar pulsa, membangkitkan 
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pulsa dengan lebar yang pasti, dipakai dalam pengendalian tegangan secara 
PWM (Pulse Width Modulation) dan sangat diperlukan untuk aplikasi remote 
control dengan infra merah. 

Pada dasarnya sarana input yang satu ini merupakan seperangkat 
pencacah biner (binary counter) yang terhubung langsung ke saluran-data 
mikrokontroler, sehingga mikrokontroler bisa membaca kedudukan 
pancacah, bila diperlukan mikrokontroler dapat pula merubah kedudukan 
pencacah tersebut. 

Seperti layaknya pencacah biner, bilamana sinyal denyut (clock) yang 
diumpankan sudah melebihi kapasitas pencacah, maka pada bagian akhir 
untaian pencacah akan timbul sinyal limpahan, sinyal ini merupakan suatu 
hal yang penting sekali dalam pemakaian pencacah. Terjadinya limpahan 
pencacah ini dicatat dalam sebuah flip-flop tersendiri. 
Di samping itu, sinyal denyut yang diumpankan ke pencacah harus pula bisa 
dikendalikan dengan mudah. Hal-hal yang dibicarakan di atas diringkas 
dalam Gambar 1. 

MCS-51 mempunyai dua buah register timer/ counter 16 bit, yaitu 
Timer 0 dan Timer 1. Keduanya dapat dikonfigurasikan untuk beroperasi 


sebagai timer atau counter, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. 


Membaca kedudukan pencacah 
JUuu 
—fj3 
Sumber denyut Pencacah Biner ”—— Limpahan 
yang bisa diatur “ pencacah 
Merubah kedudukan pencacah 


Gambar 3.9. Konsep dasar Timer/Counter sebagai sarana input 

Sinyal denyut yang diumpankan ke pencacah bisa dibedakan menjadi 
2 macam, yang pertama yalah sinyal denyut dengan frekuensi tetap yang 
sudah diketahui besarnya dan yang kedua adalah sinyal denyut dengan 
frekuensi tidak tetap. 
Jika sebuah pencacah bekerja dengan frekuensi tetap yang sudah diketahui 
besarnya, dikatakan pencacah tersebut bekerja sebagai timer, karena 
kedudukan pencacah tersebut setara dengan waktu yang bisa ditentukan 


dengan pasti. 
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Jika sebuah pencacah bekerja dengan frekuensi yang tidak tetap, dikatakan 
pencacah tersebut bekerja sebagai counter, kedudukan pencacah tersebut 
hanyalah menyatakan banyaknya pulsa yang sudah diterima pencacah. 
Untaian pencacah biner yang dipakai, bisa merupakan pencacah biner 
menaik (count up binary counter) atau pencacah biner menurun (count 


down binary counter). 


1. Fasilitas Timer/Counter 

Keluarga mikrokontroler MCS51, misalnya AT89C51 dan AT89Cx051, 
dilengkapi dengan dua perangkat Timer/Counter, masing-masing dinamakan 
sebagai Timer 0 dan Timer 1. Sedangkan untuk jenis yang lebih besar, 
misalnya AT89C52, mempunyai tambahan satu perangkat Timer/Counter 
lagi yang dinamakan sebagai Timer 2. 

Perangkat Timer/Counter tersebut merupakan perangkat keras yang 
menjadi satu dalam chip mikrokontroler MCS51, bagi pemakai 
mikrokontroler MCS51 perangkat tersebut dikenal sebagai SFR (Special 
Function Register) yang berkedudukan sebagai memori-data internal. 
Pencacah biner untuk Timer 0 dibentuk dengan register TLO (Timer O Low 
Byte, memori-data internal nomor $6A) dan register THO (Timer O High 
Byte, memori-data internal nomor $6C). 

Pencacah biner untuk Timer 1 dibentuk dengan register TL1 (Timer 1 

Low Byte, memori-data internal nomor $6B) dan register TH1 (Timer 1 High 
Byte, memori-data internal nomor $6D). 
Pencacah biner pembentuk Timer/Counter MCS51 merupakan pencacah 
biner menaik (count up binary counter) yang mencacah dari $0000 sampai 
SFFFF, saat kedudukan pencacah berubah dari $FFFF kembali ke $0000 akan 
timbul sinyal limpahan. 

Untuk mengatur kerja Timer/Counter dipakai 2 register tambahan 
yang dipakai bersama oleh Timer 0 dan Timer 1. Register tambahan tersebut 
adalah register TCON (Timer Control Register, memori-data internal nomor 
988, bisa dialamat secara bit) dan register TMOD (Timer Mode Register, 
memori-data internal nomor $89). 

Pencacah biner Timer 0 dan 1 
TLO, THO, TL1 dan TH1 merupakan SFR (Special Function Register) 


yang dipakai untuk membentuk pencacah biner perangkat Timer O dan 
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Timer 1. Kapasitas keempat register tersebut masing-masing 8 bit, bisa 
disusun menjadi 4 macam Mode pencacah biner seperti terlihat dalam 
Gambar 2a sampai Gambar 2d. 

Pada Mode 0, Mode 1 dan Mode 2 Timer O dan Timer 1 masing- 
masing bekerja sendiri, artinya bisa dibuat Timer O bekerja pada Mode 1 dan 


Timer 1 bekerja pada Mode 2, atau kombinasi mode lainnya sesuai dengan 


keperluan. 
Pada Mode 3 TLO, THO, TL1 dan TH1 dipakai bersama-sama untuk 
menyusun sistem timer yang tidak bisa  di-kombinasi lain. 


Susunan TLO, THO, TL1 dan TH1 pada masing-masing mode adalah sebagai 
berikut: 


Mode O - Pencacah Biner 13 bit 


Mode IU : ) 
TLO atau TL1 THO atau TH1 Limpahan 
TFO NN 
LL - 
TITCON 1) 
Gambar 3.10 Mode 0 - Pencacah Biner 13 Bit 


Pencacah biner dibentuk dengan TLx (maksudnya bisa TLO atau TL1) 
sebagai pencacah biner 5 bit (meskipun kapasitas sesungguhnya 8 bit), 
limpahan dari pencacah biner 5 bit ini dihubungkan ke THx (maksudnya bisa 
THO atau TH1) membentuk sebuah untaian pencacah biner 13 bit, limpahan 
dari pencacah 13 bit ini ditampung di flip-flop TFx (maksudnya bisa TFO atau 
TF1) yang berada di dalam register TCON. 

Mode ini meneruskan sarana Timer yang ada pada mikrokontroler MCS48 
(mikrokontroler pendahulu MCS51), dengan maksud rancangan alat yang 
dibuat dengan MCS48 bisa dengan mudah diadaptasikan ke MCS51. Mode ini 
tidak banyak dipakai lagi. 

Mode 1 - Pencacah Biner 16 bit 


Mode 
TLO atau TLi THO atau TH1 sk 
FITCON) 
Gambar 3.11 Mode 1 - Pencacah Biner 16 Bit 
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Mode ini sama dengan Mode 0, hanya saja register TLx dipakai 
sepenuhnya sebagai pencacah biner 8 bit, sehingga kapasitas pencacah 
biner yang tersbentuk adalah 16 bit. Seiring dengan sinyal denyut, 
kedudukan pencacah biner 16 bit ini akan bergerak dari $0000 (biner 0000 
0000 0000 0000), $0001, $0002 ... sampai $FFFF (biner 1111 1111 1111 
1111), kemudian melimpah kembali menjadi $0000. 


Mode 2 - Pencacah Biner 8 bit dengan Isi Ulang 
Mode 2 


TLO atau TL1 Limpahan 


TFO (TCOM.S) 
atau 
TF1IT COM.7) 








LIL 
THO atau TH1 
Gambar 3.12 Mode 2 - Pencacah Biner 8 Bit dengan Isi Ulang 


TLx dipakai sebagai pencacah biner 8 bit, sedangkan THx dipakai 
untuk menyimpan nilai yang diisikan ulang ke TLx, setiap kali kedudukan 
TLx melimpah (berubah dari $FF menjadi $00). Dengan cara ini bisa 
didapatkan sinyal limpahan yang frekuensinya ditentukan oleh nilai yang 


disimpan dalam THO. 


Mode 3 - Gabungan Pencacah Biner 16 bit dan 8 Bit 
Mode 3 


TLi TH1 


TLO Limpahan | 


(ELLI-- ara 


Limpahian 


THO 
——UL Haw 


Gambar 3.13 Mode 3 - Gabungan Pencacah Biner 16 Bit dan 8 Bit 










































Pada Mode 3 TLO, THO, TL1 dan TH1 dipakai untuk membentuk 3 
untaian pencacah, yang pertama adalah untaian pencacah biner 16 bit tanpa 
fasiltas pemantau sinyal limpahan yang dibentuk dengan TL1 dan TH1. Yang 
kedua adalah TLO yang dipakai sebagai pencacah biner 8 bit dengan TFO 
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sebagai sarana pemantau limpahan. Pencacah biner ketiga adalah THO yang 
dipakai sebagai pencacah biner 8 bit dengan TF1 sebagai sarana pemantau 
limpahan. 

Register Pengatur Timer 

Register TMOD dan register TCON merupakan register pembantu untuk 
mengatur kerja Timer O dan Timer 1, kedua register ini dipakai bersama 


oleh Timer O dan Timer 1. 


TMOD - Timer Mode Register 


ea teefafafafa 


Gamma Lam enak 


RESET : 





Gambar 3.14 Denah susunan bit dalam register TMOD 


Register TMOD dibagi menjadi 2 bagian secara simitris, bit O sampai 3 
register TMOD (TMOD bit O.. TMOD bit 3) dipakai untuk mengatur Timer 0, 
bit 4 sampai 7 register TMODE (TMOD bit 4 .. TMOD bit 7) dipakai untuk 
mengatur Timer 1, pemakaiannya sebagai berikut : 

1. Bit MO/M1 dipakai untuk menentukan Mode Timer seperti yang terlihat 
dalam Tabel di Gambar 3a. 

2. Bit C/T“ dipakai untuk mengatur sumber sinyal denyut yang 
diumpankan ke pencacah biner. Jika C/T“-0 sinyal denyut diperoleh 
dari osilator kristal yang frekuensinya sudah dibagi 12, sedangkan jika 
C/T“-1 maka sinyal denyut diperoleh dari kaki TO (untuk Timer 0) 
atau kaki T1 (untuk Timer 1). 

3. Bit GATE merupakan bit pengatur saluran sinyal denyut. Bila bit 
GATE—0 saluran sinyal denyut hanya diatur oleh bit TRx (maksudnya 
adalah TRO atau TRI pada register TCON). Bila bit GATE-1 kaki INTO 
(untuk Timer 0) atau kaki INT1 (untuk Timer 1) dipakai juga untuk 


mengatur saluran sinyal denyut (lihat Gambar 3.15). 


113 





TCON - Hn sea RA ja ad 


RESET: 
— Timer | —L— Timer 0 —-— 


Gambar 3.15 Denah susunan bit dalam register TCON 


Register TCON dibagi menjadi 2 bagian, 4 bit pertama (bit O.. bit 3, 
bagian yang diarsir dalam Gambar 3b) dipakai untuk keperluan mengatur 
kaki INTO dan INT1, ke-empat bit ini dibahas dibagian lain. 


MSB LSB 
TF1 TR1 TFO TRO IE1 ITi1 IEO ITO 
BII SYMBOL FUNCTION 


Timer 1 overflow flag. Set by hardware on 
Timer/Counter overflow. Cleared by hardware when 


TCON.7  TF1 | 
processor vector to interrupt routine, or clearing the 
bit in software. 

TcON.6” TRi Timer 1 Run control bit . Set/ cleared by software to 
turn Timer/ Counter on/off 
Timer 0 overflow flag. Set by hardware on 

Tcon.s TFo Timer/Counter overflow. Cleared by hardware when 


processor vector to interrupt routine, or clearing the 
bit in software. 


Timer 1 Run control bit . Set/ cleared by software to 


NEON RO turn Timer/ Counter on/off 


Interrupt 1 Edge flag. Set by hardware when 
TCON.3 IE1 external interrupt edge detected. Cleared when 
interrupt processed. 


Interrupt 1 type control bit. Set/ cleared by software 


TCON.2 ITi1 to specefy falling edge/ low level trigerred external 
interupts 
Interrupt 0 Edge flag. Set by hardware when 
TCON.1 IEO external interrupt edge detected. Cleared when 


interrupt processed. 


Interrupt O type control bit. Set/ cleared by software 
TCON.O ITO to specefy falling edge/ low level trigerred external 
interupts 


Sisa 4 bit dari register TCON (bit 4..bit 7) dibagi menjadi 2 bagian secara 


simitris yang dipakai untuk mengatur TimerO/Timer 1, sebagai berikut: 
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1. Bit TFx (maksudnya adalah TFO atau TF1) merupakan bit penampung 
limpahan (lihat Gambar 2), TFx akan menjadi '1' setiap kali pencacah 
biner yang terhubung padanya melimpah (kedudukan pencacah berubah 
dari $FFFF kembali menjadi $0000). Bit TFx di-nol-kan dengan istruksi 
CLR TFO atau CLR TF1. Jika sarana interupsi dari Timer O/Timer 1 
dipakai, TRx di-nol-kan saat MCS51 menjalankan rutin layanan interupsi 
(ISR -— Interupt Service Routine). 

2. Bit TRx (maksudnya adalah TRO atau TR1) merupakan bit pengatur 
saluran sinyal denyut, bila bit ini -0 sinyal denyut tidak disalurkan ke 
pencacah biner sehingga pencacah berhenti mencacah. Bila bit GATE 
pada register TMOD —1, maka saluran sinyal denyut ini diatur bersama 
oleh TRx dan sinyal pada kaki INTO/INT1 (lihat Gambar 4). 


2. Mengatur Timer 

Gambar 4 merupakan bagan susunan rangkaian yang bisa terjadi 
pada Timer 1 secara lengkap, digambarkan pula hubungan-hubungan semua 
register pembentuk dan pengatur Timer 1. Gambar ini berlaku pula untuk 
Timer O. 
Dalam pemakaian sesungguhnya, rangkaian yang dipakai hanya sebagian 
dari rangkaian lengkap tersebut, sesuai dengan keperluan sistem yang 


dibangun. Rangkaian yang dikehendaki dibentuk dengan mengatur register 


TMODE, sedangkan kerja dari Timer dikendalikan lewat register TCON. 
89551 





(J-timeR o : 
| J-timeR 4 


Gambar 3.16. Diagram blok timer/ counter 
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Setelah MCS51 di-reset register TMOD bernilai $00, hal ini berarti : 

1. bit C/T“ —'0', menurut Gambar 4 keadaan ini membuat saklar S1 ke 
posisi atas, sumber sinyal denyut berasal dari osilator kristal yang 
frekuensinya sudah dibagi 12, pencacah biner yang dibentuk dengan 
TL1 dan TH1 berfungsi sebagai timer. Jika sistem yang dirancang 
memang menghendaki Timer 1 bekerja sebagai timer maka bit C/Tx 
tidak perlu diatur lagi. 

Tapi jika sistem yang dirancang menghendaki agar Timer 1 bekerja 
sebagai counter untuk menghitung pulsa yang masuk lewat kakai T1 
(P3.5), maka posisi saklar S1 harus dikebawahkan dengan membuat 
bit C/T£ menjadi 1" 

2. bit GATE-'0', hal ini membuat output gerbang OR selalu '1' tidak 
dipengaruhi keadaan 'O0' atau '1' pada kaki INT1I (P3.3). Dalam 
keadaan semacam ini, saklar S2 hanya dikendalikan lewat bit TR1 
dalam register TCON. Jika TR1—-'1' saklar S2 tertutup sehingga sinyal 
denyut dari S1 disalurkan ke sistem pencacah biner, aliran sinyal 
denyut akan dihentikan jika TR-'0'. 

2. Sebaliknya jika bit GATE-'1', output gerbang OR akan mengikuti 
keadaan kaki INT1, saat INT1-'0' apa pun keadaan bit TR1 output 
gerbang AND selalu —'0' dan saklar S1 selalu terbuka, agar saklar S1 
bisa tertutup kaki INT1 dan bit TR1 harus -'1' secara bersamaan.Jika 
sistem yang dirancang menghendaki kerja dari timer/counter 
dikendalikan dari sinyal yang berasal dari luar chip, maka bit GATE 
harus dibuat menjadi '1' 

3. bit M1 dan M0-—'0', berarti TL1 dan TH1 disusun menjadi pencacah 
biner 13 bit (Mode O), jika dikehendaki Timer 1 bekerja pada mode 1 
seperti terlihat dalam Gambar 4, maka bit M1 harus dibuat menjadi 'O' 
dan bit MO menjadi AG 
Pengetahuan di atas dipakai sebagai dasar untuk mengatur dan 
mengendalikan Timer seperti terlihat dalam contoh-contoh berikut : 
Setelah reset TMOD bernilai $00, berarti Timer 1 bekerja sebagai 
pencacah biner 13 bit, sumber sinyal denyut dari osilator kristal atau 
Timer 1 bekerja sebagai 'timer', bit GATE —-'0' berarti kaki INT1 tidak 
berpengaruh pada rangkaian sehingga Timer 1 hanya dikendalikan 


dari bit TR1. Dalam pemakaian biasanya dipakai pencacah biner 16 
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bit, untuk keperluan itu instruksi yang diperlukan untuk mengatur 
TMOD adalah : 


MOV TMOD, # 4600010000 

Catatan dalam instruksi di atas tanda '#' menyatakan bagian di 
belakangnya adalah bilangan konstan yang akan diisikan ke TMOD, “Yo 
merupakan awalan yang menandakan bahwa bilangan di belakangnya 
adalah bilangan biner. Penulisan dengan bilangan biner semacam ini, 
memudahkan untuk mengenali dengan cepat bit-bit apa saja yang diisikan 
ke TMOD. 

Bilangan biner 600010000 diisikan ke TMOD, berakibat bit 7 TMOD 
(bit GATE) bernilai 'O', bit 6 (bit C/Tx) bernilai 'O', bit 5 dan 4 (bit M1 dan 
MO) bernilai 'O1', ke-empat bit ini dipakai untuk mengatur Timer 1, sehingga 
Timer 1 bekerja sebagai timer dengan pencacah biner 16 bit yang 
dikendalikan hanya dengan TRL1. 

Jika dikehendaki pencacah biner dipakai sebagai counter untuk 
mencacah jumlah pulsa yang masuk lewat kaki T1 (P3.5), instruksinya 
menjadi : 

MOV TMOD, #601010000 

Perbedaannya dengan instruksi di atas adalah dalam instruksi ini bit 6 (bit 
C/Tx) bernilai '1'. Selanjutnya jika diinginkan sinyal dari perangkat keras di 
luar chip MCS51 bisa ikut mengendalikan Timer 1, instruksi pengatur Timer 


1 akan menjadi : 


MOV TMOD, #”o11010000 

Dalam hal ini bit 7 (bit ' GATE) bernilai “aa 

Setelah mengatur konfigurasi Timer O seperti di atas, pencacah biner belum 
mulai mencacah sebelum diperintah dengan instruksi 

SETB TR1 


Perlu diingatkan jika bit GATE — '1', selama kaki INT1 bernilai '0' pencacah 
biner belum akan mencacah. Untuk menghentikan proses pencacahan, 
dipakai instruksi 

CLR TR1 

Di atas hanya dibahas Timer 1 saja, tata canya untuk Timer O persis sama. 
Yang perlu diperhatikan adalah register TMOD dipakai untuk mengatur Timer 
0 dan juga Timer 1, sedangkan TMOD tidak bisa dialamati secara bit (non bit 
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addressable) sehingga jika jika kedua Timer dipakai, pengisian bit-bit dalam 
register TMOD harus dipikirkan sekali gus untuk Timer O dan Timer 1. 
Bit TR1 dan TRO yang dipakai untuk mengendalikan proses pencacahan, 
terletak di dalam register TCON (memori-data internal nomor $88) yang bisa 
dialamati secara bit (bit addressable). Sehingga TRO dan TRI1 bisa diatur 
secara terpisah (dengan perintah SETB atau CLR), tidak seperti mengatur 
TMOD yang harus dilakukan secara bersamaan. 

Demikian pula bit penampung limpahan pencacah biner TFO dan TF1, juga 
terletak dalam register TCON yang masing-masing bisa di-monitor sendiri. 
Sebagimana ditunjukkan pada gambar 1.11 mikrokontroller dapat beraksi 
sebagai timer atau counter, sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan pada 
saklar sebelah kiri dan kanan pada diagram blok tersebut. Mikrokontroller 
akan berfungsi sebagai timer ketika saklar diposisikan ke atas dan 
sebaliknya akan berfungsi sebagai counter bila saklar diposisikan ke bawah, 
dengan mengontrol bit C/T pada register TMOD. Posisi saklar sebelah kanan, 
bergantung pada bit GATE (register TMOD), TRI1 ( register TCONO dan INT1. 


8. Port Serial 

Umumnya orang selalu menganggap port seri pada MCS51 adalah 
UART yang bekerja secara asinkron, jarang yang menyadari port seri 
tersebut bisa pula bekerja secara sinkron, pada hal sebagai port seri yang 
bekerja secara sinkron merupakan sarana yang baik sekali untuk menambah 


input/output bagi mikrokontroler. 





Gambar 3.17. Komunikasi serial dengan komputer 
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Dikenal 2 macam cara transmisi data secara seri. Kedua cara tersebut 
dibedakan oleh sinyal denyut (clock) yang dipakai untuk men-'dorong' data 
seri, kalau clock dikirim bersama dengan data seri, cara tersebut dikatakan 
sebagai transmisi data seri secara sinkron. Sedangkan dalam transmisi data 
seri secara asinkron, clock tidak dikirim bersama data seri, rangkaian 
penerima data harus membangkitkan sendiri clock pendorong data seri. 
Port seri MCS51 bisa dipakai dalam 4 mode kerja yang berbeda. Dari 4 
mode tersebut, 1 mode diantaranya bekerja secara sinkron dan 3 lainnya 
bekerja secara asinkron. Secara ringkas ke-empat mode kerja tersebut bisa 
dibedakan sebagai berikut: 

Mode 0 

Mode ini bekerja secara sinkron, data seri dikirim dan diterima melalui 
kaki P3.0 (RxD), dan kaki P3.1 (TxD) dipakai untuk menyalurkan clock 
pendorong data seri yang dibangkitkan MCS51. 

Data dikirim/diterima 8 bit sekali gus, dimulai dari bit yang bobotnya paling 
kecil (bit 0) dan diakhiri dengan bit yang bobotnya paling besar (bit 7). 
Kecepatan pengiriman data (baud rate) adalah 1/12 frekuensi osilator 
kristal. 

Mode 1 

Mode ini dan mode-mode berikutnya bekerja secara asinkron, data 
dikirim melalui kaki P3.1 (TxD) dan diterima melalui kaki P3.0 (RxD). 
Pada Mode 1 data dikirim/diterima 10 bit sekali gus, diawali dengan 1 bit 
start, disusul dengan 8 bit data yang dimulai dari bit yang bobotnya paling 
kecil (bit O), diakhiri dengan 1 bit stop. Pada MCS51 yang berfungsi sebagai 
penerima bit stop ditampung pada RB8 dalam register SCON. Kecepatan 
pengiriman data (baud rate) bisa diatur sesuai dengan keperluan. 
Mode inilah yang umum dikenal sebagai UART (Universal Asynchronous 


Receiver/Transmitter). 


Mode 2 

Data dikirim/diterima 11 bit sekali gus, diawali dengan 1 bit start, 
disusul 8 bit data yang dimulai dari bit yang bobotnya paling kecil (bit 0), 
kemudian bit ke 9 yang bisa diatur lebih lanjut, diakhiri dengan 1 bit stop. 
Pada MCS5S1 yang berfungsi sebagai pengirim, bit 9 tersebut berasal dari bit 
TB8 dalam register SCON. Pada MCS52 yang berfungsi sebagai penerima, bit 
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9 ditampung pada bit RB8 dalam register SCON, sedangkan bit stop 
diabaikan tidak ditampung. Kecepatan pengiriman data (baud rate) bisa 
dipilih antara 1/32 atau 1/64 frekuensi osilator kristal. 
Mode 3 Mode ini sama dengan Mode 2, hanya saja kecepatan pengiriman 
data (baud rate) bisa diatur sesuai dengan keperluan, seperti halnya Mode 
1. 

Pada mode asinkron (Mode 1, Mode 2 dan Mode 3), port seri MCSS1 

bekerja secara full duplex, artinya pada saat yang sama port seri ini bisa 
mengirim data sekali gus menerima data. 
Register SBUF merupakan register penghubung port seri. Dalam ke-empat 
mode di atas, semua instruksi yang mengakibatkan perubahan isi SBUF 
akan mengakibatkan port seri mengirimkan data keluar dari MCS51. Agar 
port seri bisa menerima data, bit REN dalam register SCON harus bernilai 
1'. Pada mode 0, proses penerimaan data dimulai dengan instruksi CLR RI, 
sedangkan dalam mode lainnya proses penerimaan data diawali oleh bit 
start yang bernilai 'O'. Data yang diterima port seri dari luar MCS51, diambil 
dengan instruksi MOV A,SBUF. 

Mengambil data dari SBUF dan menyimpan data ke SBUF 
sesungguhnya bekerja pada dua register yang berlainan, meskipun nama 


registernya sama-sama SBUF. 


Register-register Port Seri MCS51 
MCS51 dilengkapi dengan 2 register dan beberapa bit tambahan untuk 

keperluan pemakai port seri. 

SBUF - Serial Data Saka 


but 7 bit 6 


Hi 


RESET : X 


SBUF merupakan SFR (Special Function Register) yang terletak pada 
memori-data internal dengan nomor $99. SBUF mempunyai kegunaan 
ganda, data yang disimpan pada SBUF akan dikirim keluar MCS51 lewat port 
seri, sedangkan data dari luar MCS51 yang diterima port seri diambil dari 


SBUF pula. Jadi meskipun hanya menempati satu nomor memori-data 
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internal (nomor $99), sesungguhnya SBUF terdiri dari 2 register yang 
berbeda. 


SCON - Serial Port Control Register $98 


kat 7 bit 5 bit but 








RESET : 


SM2:0 bi slop ditampung d RBB. SM2-: RI tak aktojika feradi'raming error 
SMOx0 Riot kalu SELF besi data SO Ri tokaki bia bl (RB) ab yang dina - 






































SM)  Rlaktip kalau SELF beisi data. SM21 RI takaktp bla bt 9 (RB) data yang dierima «0 

















SCON merupakan SFR (Special Function Register) yang terletak pada 
memori-data internal dengan nomor $98, merupakan register utama untuk 
mengatur kerja port seri MCS51. Setelah reset semua bit dalam SCON 
bernilai 'O'. 

1. Bit SMO dan bit SM1 (bit 7 dan bit 6 pada register SMOD) dipakai 
untuk menentukan mode kerja port seri. Setelah reset kedua bit ini 
bernilai '0' 

2. Bit REN (bit 4) dipakai untuk mengaktipkan kemampuan port seri 
menerima data. Pada mode 0 kaki RxD (kaki P3.0) dipakai untuk 
mengirim data seri (REN-'0”) dan juga untuk menerima data seri 
(REN—-'1'). Sifat ini terbawa pula pada saat port seri bekerja pada 
mode 1, 2 dan 3, meskipun pada mode-mode tersebut kaki RxD 
hanya dipakai untuk mengirim data, agar kaki RxD bisa dipakai untuk 
menerima data terlebih dulu harus dibuat REN-'1'. Setelah reset bit 
REN bernilai 'O'. 

3. Pada mode kerja 2 dan mode kerja 3, port seri bekerja dengan 9 bit 
data, SBUF yang kapasitasnya 8 bit tidak cukup untuk keperluan ini. 
Bit ke-sembilan yang akan dikirim terlebih dulu diletakkan di TB8 (bit 
3), sedangkan bit RB8 (bit 2) merupakan bit yang dipakai untuk 


menampung bit ke-sembilan yang diterima port seri. 
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4. Pada mode kerja 1, RB8 dipakai untuk menampung bit stop yang 

diterima, dengan demikian apa bila RB8 bernilai '1' maka data 
diterima dengan benar, sebaliknya apa bila RB8-'0' berarti terjadi 
kesalahan kerangka (framing error). 
Kalau bit SM2 (bit 5) bernilai '1', jika terjadi kesalahan kerangka, RI 
tidak akan menjadi '1' meskipun SBUF sudah berisi data dari port seri. 
Bit ke 9 ini bisa dipakai sebagai bit pariti, hanya saja bit pariti yang 
dikirim harus ditentukan sendiri dengan program dan diletakkan pada 
TB8, dan bit pariti yang diterima pada RB8 dipakai untuk menentukan 
integritas data secara program pula. Tidak seperti dalam UART 
standard, semuanya itu dikerjakan oleh perangkat keras dalam IC 
UART. 

5, Bit TI (bit 1) merupakan petanda yang setara dengan petanda TDRE 
(Transmitter Data Register Empty) yang umum dijumpai pada UART 
standard. Setelah port seri selesai mengirim data yang disimpan ke- 
dalam SBUF, bit TI akan bernilai '1' dengan sendirinya, bit ini harus 
di-nol-kan dengan program agar bisa dipakai untuk memantau 
keadaan SBUF dalam pengiriman data berikutnya. 
Sub-rutin SerialOut berikut dipakai untuk mengirim data seri, bisa 
dipakai untuk semua mode port seri. Baris 02 menunggu TI menjadi 
'1', dimaksud untuk memastikan pengiriman data sebelumnya sudah 
selesai. Data yang akan dikirim sebelumnya sudah disimpan di A, 
pada baris 03 data tersebut dikirim melalui port seri dengan cara 
meletakannya di SBUF. Agar TI bisa dipakai untuk memantau keadaan 
SBUF pada pengiriman data berikutnya, pada baris 04 TI di-nol-kan. 
01: SerialOut: 

02: JNB TI,$ : tunggu data sebelumnya selesai dikirim 
03: MOV SBUF,A : kirim data baru 

04: CLR TI : petanda ada pengiriman baru 

05: RET 

6. Bit RI (bit 0) merupakan petanda yang setara dengan petanda RDRF 
(Receiver Data Register Full) yang umum dijumpai pada UART 
standard. Setelah SBUF menerima data dari port seri, bit RI akan 


bernilai '1' dengan sendirinya, bit ini harus di-nol-kan dengan program 
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agar bisa dipakai untuk memantau keadaan SBUF dalam penerimaan 
data berikutnya. 

Sub-rutin SerialIn berikut dipakai untuk menerima data seri, bisa 
dipakai untuk semua mode port seri. Baris 02 menunggu RI menjadi 
'1', dimaksud untuk memastikan sudah ada data baru yang diterima 
pada SBUF. Pada baris 03 data pada SBUF diambil ke A. Agar RI bisa 
dipakai untuk memantau keadaan SBUF pada pengiriman data 
berikutnya, pada baris 04 RI di-nol-kan. 

Ol: SerialIn: 

02: JNB RI,$ : tunggu SBUF berisi data baru 

03: MOV A,SBUF : ambil data 

04: CLR RI : pentanda data sudah diambil 


05: RET 
PCON - Power Control Register 587 
bit bi 6 bat 5 bit 4 bit 3 bit bit 1 ba 0 
op 24221222 2 
RESET : 0 0 | ) 0 0 0 ) 


Mode O port serial 

UART merupakan standard yang dipakai untuk komunikasi data seri 
dengan komputer, komunikasi data seri dengan modem dan lain sebagainya. 
Komunikasi data seri secara sinkron seperti mode O, merupakan komunikasi 
data seri yang banyak dipakai untuk menghubungkan IC-IC digital dalam 
sebuah sistem, misalnya pada IC Serial EEPROM, cara ini belakangan 
menjadi makin populer karena rangkaiannya sederhana dan tidak makan 
tempat. 
Dalam dunia digital, dikenal 3 macam teknik transmisi data seri secara 
sinkron untuk keperluan di atas, yang paling terkenal adalah teknik ciptaan 
Philips yang dinamakan sebagai I2C (Inter IC Communication), Motorola 
mengenalkan teknik yang dinamakan sebagai SPI (Serial Peripheral 
Interface) dan National  Semiconductor menciptakan  MicroWire. 
Transmisi data seri yang dipakai pada mode O, tidak sepadan dengan 3 


teknik yang disebut di atas, tapi dengan perancangan yang cermat mode 0 
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ini bisa dihubungkan ke SPI, sehingga bisa dipakai untuk menghubungkan 
MCS51 dengan mikrokontroler Motorola MC68HC11. 

Sinyal data seri sinkron yang ada pada kaki P3.0 dan P3.1, 
sesungguhnya murni merupakan sinyal yang biasa dipakai untuk 
mengendalikan shift-register, dengan demikian dengan menghubungkan 
shift register ke port seri, bisa menambah port input maupun port output 
dengan mudah. 

Baud Rate 

Baud rate pada mode 0 adalah tertentu: pada mode 0, Baud Rate —- 
1/12 x Frekuensi Osilator. Baud rate pada mode 2 bergantung pada nilai bit 
SMOD pada SFR PCON. Jika SMOD — O, baud rate adalah 1/64 frekuensi 
osilator. Jika SMOD—1, baud rate adalah 1/32 frekuensi osilator. Penentuan 


baud rate mode 2 adalah sebagai berikut: 


Sa 


baudhate — ' 5 Kl Oseiator Freguerey ) 





Sedangkan baud rate pada mode 1 dan 3 ditentukan oleh nilai laju overflow 
dari Timer 1. 

Menggunakan Timer 1 untuk membangkitkan Baud Rate 
Ketika timer 1 digunakan untuk membangkitkan clock baud rate, baud rate 
pada mode 1 dan 3 adalah ditentukan oleh laju overflow timer 1 dan nilai 
dari SMOD. Penentuan baud rate untuk mode 1 dan 3 adalah sebagai 
berikut: 


DKP | Oscillator Fregueney 


32 12 X1256 — (TE 11 


boudAgie — 





Interupsi timer 1 harus disable pada aplikasi ini. Pada kebanyakan aplikasi, 
timer ini dioperasikan sebagai timer, dengan mode auto reload mode 2. 


Pada kasus ini baud rate diberikan dengan rumus sebagai berikut: 


p AMD | Oscillator Fregueney 


32 12 X1256 — (TE 11 


boudAaie — 





8. Bahasa Asembly 
Secara fisik, kerja dari sebuah mikrokontroler dapat dijelaskan 
sebagai siklus pembacaan instruksi yang tersimpan di dalam memori. 


Mikrokontroler menentukan alamat dari memori program yang akan dibaca, 
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dan melakukan proses baca data di memori. Data yang dibaca 
diinterprestasikan sebagai instruksi. Alamat instruksi disimpan oleh 
mikrokontroler di register, yang dikenal sebagai program counter. Instruksi 
ini misalnya program aritmatika yang melibatkan 2 register. Sarana yang 
ada dalam program assembly sangat minim, tidak seperti dalam bahasa 
pemrograman tingkat atas (high level language programming) semuanya 
sudah siap pakai. Penulis program assembly harus menentukan segalanya, 
menentukan letak program yang ditulisnya dalam memori-program, 
membuat data konstan dan tablel konstan dalam memori-program, 
membuat variabel yang dipakai kerja dalam memori-data dan lain 


sebagainya. 


a. Program sumber assembly 

Program-sumber assembly (assembly source program) merupakan 
kumpulan dari baris-baris perintah yang ditulis dengan program penyunting- 
teks (text editor) sederhana, misalnya program EDIT.COM dalam DOS, atau 
program NOTEPAD dalam Windows atau MIDE-51. Kumpulan baris-printah 
tersebut biasanya disimpan ke dalam file dengan nama ekstensi “.ASM dan 
lain sebagainya, tergantung pada program Assembler yang akan dipakai 
untuk mengolah program-sumber assembly tersebut. 
Setiap baris-perintah merupakan sebuah perintah yang utuh, artinya sebuah 
perintah tidak mungkin dipecah menjadi lebih dari satu baris. Satu baris 
perintah bisa terdiri atas 4 bagian, bagian pertama dikenali sebagai label 
atau sering juga disebut sebagai symbol, bagian kedua dikenali sebagai 
kode operasi, bagian ketiga adalah operand dan bagian terakhir adalah 
komentar. 
Antara bagian-bagian tersebut dipisahkan dengan sebuah spasi atau 


tabulator. 


b.Bagian label 

Label dipakai untuk memberi nama pada sebuah baris-perintah, agar 
bisa mudah menyebitnya dalam penulisan program. Label bisa ditulis apa 
saja asalkan diawali dengan huruf, biasa panjangnya tidak lebih dari 16 
huruf. Huruf-huruf berikutnya boleh merupakan angka atau tanda titik dan 


tanda garis bawah. Kalau sebuah baris-perintah tidak memiliki bagian label, 
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maka bagian ini boleh tidak ditulis namun spasi atau tabulator sebagai 
pemisah antara label dan bagian berikutnya mutlak tetap harus ditulis. 
Dalam sebuah program sumber bisa terdapat banyak sekali label, tapi tidak 
boleh ada label yang kembar. 

Sering sebuah baris-perintah hanya terdiri dari bagian label saja, baris 
demikian itu memang tidak bisa dikatakan sebagai baris-perintah yang 
sesungguhnya, tapi hanya sekedar memberi nama pada baris bersangkutan. 
Bagian label sering disebut juga sebagai bagian symbol, hal ini terjadi kalau 
label tersebut tidak dipakai untuk menandai bagian program, melainkan 


dipakai untuk menandai bagian data. 


c. Bagian kode operasi 

Kode operasi (operation code atau sering disingkat sebagai OpCode) 
merupakan bagian perintah yang harus dikerjakan. Dalam hal ini dikenal 
dua macam kode operasi, yang pertama adalah kode-operasi untuk 
mengatur kerja mikroprosesor / mikrokontroler. Jenis kedua dipakai untuk 
mengatur kerja program assembler, sering dinamakan sebagai assembler 
directive. 

Kode-operasi ditulis dalam bentuk mnemonic, yakni bentuk singkatan- 
singkatan yang relatip mudah diingat, misalnya adalah MOV, ACALL, RET 
dan lain sebagainya. Kode-operasi ini ditentukan oleh pabrik pembuat 
mikroprosesor/mikrokontroler, dengan demikian setiap prosesor mempunyai 
kode-operasi yang berlainan. 

Kode-operasi berbentuk mnemonic tidak dikenal mikroprosesor / 
mikrokontroler, agar program yang ditulis dengan kode mnemonic bisa 
dipakai untuk mengendalikan prosesor, program semacam itu diterjemahkan 
menjadi program yang dibentuk dari kode-operasi kode-biner, yang dikenali 
oleh mikroprosesor/mikrokontroler. Tugas penerjemahan tersebut 
dilakukan oleh program yang dinamakan sebagai Program Assembler. 

Di luar kode-operasi yang ditentukan pabrik 
pembuatmikroprosesor/mikrokontroler, ada pula kode-operasi untuk 
mengatur kerja dari program assembler, misalnya dipakai untuk 
menentukan letak program dalam memori (ORG), dipakai untuk membentuk 
variabel (DS), membentuk tabel dan data konstan (DB, DW) dan lain 


sebagainya. 
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e. Bagian operand 

Operand merupakan pelengkap bagian kode operasi, namun tidak 
semua kode operasi memerlukan operand, dengan demikian bisa terjadi 
sebuah baris perintah hanya terdiri dari kode operasi tanpa operand. 
Sebaliknya ada pula kode operasi yang perlu lebih dari satu operand, dalam 
hal ini antara operand satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda 
koma. 

Bentuk operand sangat bervariasi, bisa berupa kode-kode yang 
dipakai untuk menyatakan Register dalam prosesor, bisa berupa nomor- 
memori (alamat memori) yang dinyatakan dengan bilangan atau pun nama 
label, bisa berupa data yang siap di-operasi-kan. Semuanya disesuaikan 
dengan keperluan dari kode-operasi. 

Untuk membedakan operand yang berupa nomor-memori atau 
operand yang berupa data yang siap di-operasi-kan, dipakai tanda-tanda 
khusus atau cara penulisan yang berlainan. 

Di samping itu operand bisa berupa persamaan matematis sederhana atau 
persamaan Boolean, dalam hal semacam ini program Assembler akan 
menghitung nilai dari persamaan-persamaan dalam operand, selanjutnya 
merubah hasil perhitungan tersebut ke kode biner yang dimengerti oleh 
prosesor. Jadi perhitungan di dalam operand dilakukan oleh program 


assembler bukan oleh prosesor! 


f. Bagian komentar 

Bagian komentar merupakan catatan-catatan penulis program, bagian 
ini meskipun tidak mutlak diperlukan tapi sangat membantu masalah 
dokumentasi. Membaca komentar-komentar pada setiap baris-perintah, 
dengan mudah bisa dimengerti maksud tujuan baris bersangkutan, hal ini 
sangat membantu orang lain yang membaca program. 
Pemisah bagian komentar dengan bagian sebelumnya adalah tanda spasi 
atau tabulator, meskipun demikian huruf pertama dari komentar sering- 
sering berupa tanda titik-koma, merupakan tanda pemisah khusus untuk 
komentar. 

Untuk keperluan dokumentasi yang intensip, sering-sering sebuah 


baris yang merupakan komentar saja, dalam hal ini huruf pertama dari 
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baris bersangkutan adalah tanda titik-koma. AT89S51 memiliki sekumpulan 
instruksi yang sangat lengkap. Instruksi MOV untuk byte dikelompokkan 
sesuai dengan mode pengalamatan (addressing  modes). Mode 
pengalamatan menjelaskan bagaimana operand dioperasikan. Berikut 
penjelasan dari berbagai mode pengalamatan. Bentuk program assembly 


yang umum ialah sebagai berikut : 


Label/Simbol Opcode Operand Komentar 
Org OH 
Mov A, 
Start: 
Mov #11111110Ob : 
Ki Mov RO, TA RO dengan 7 
iri: 
Call PO, A: Copy A ke PO 
RL Delay 
DEC A 
CJNE RO 
Sjmp RO, #0, Kiri 
mov Start 
Delay: 
mov R1, # 255 
Dell: 
djnz R2, #255 
Del2: 
djnz R2, del2 
ret R1, deli 
end 


Isi memori ialah bilangan heksadesimal yang dikenal oleh 
mikrokontroler kita, yang merupakan representasi dari bahasa assembly 
yang telah kita buat. Mnemonic atau opcode ialah kode yang akan 
melakukan aksi terhadap operand . Operand ialah data yang diproses oleh 
Opcode. Sebuah opcode bisa membutuhkan 1 ,2 atau lebih operand, kadang 
juga tidak perlu operand. Sedangkan komentar dapat kita berikan dengan 
menggunakan tanda titik koma (:). Berikut contoh jumlah operand yang 
berbeda beda dalam suatu assembly. 

CJNE R5,#22H, aksi :dibutuhkan 3 buah operand 
MOVX @DPTR, A :dibutuhkan 2 buah operand 
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RLA :1 buah operand 

NOP : tidak memerlukan operand 

Program yang telah selesai kita buat dapat disimpan dengan ekstension 
.asm. Lalu kita dapat membuat program objek dengan ekstension HEX 


dengan menggunakan compiler MIDE-51, yang dijelaskan sebagai berikut: 


g. Assembly Listing 

Program-sumber assembly di atas, setelah selesai ditulis diserahkan 
ke program Assembler untuk diterjemahkan. Setiap prosesor mempunyai 
program assembler tersendiri, bahkan satu macam prosesor bisa memiliki 
beberapa macam program Assembler buatan pabrik perangkat lunak yang 
berlainan. 

Hasil utama pengolahan program Assembler adalah program-obyek. 
Program-obyek ini bisa berupa sebuah file tersendiri, berisikan kode-kode 
yang siap dikirimkan ke memori-program mikroprosesor/mikrokontroler, tapi 
ada juga program-obyek yang disisipkan pada program-sumber assembly 
seperti terlihat dalam Assembly Listing di Gambar 2. 
Bagian kanan Gambar 2 merupakan program-sumber Assembly karya asli 
penulis program, setelah diterjemahkan oleh program Assembler kode-kode 
yang dihasilkan berikut dengan nomor-nomor memori tempat penyimpanan 
kode-kode tadi, disisipkan pada bagian kiri setiap baris perintah, sehingga 
bentuk program ini tidak lagi dikatakan sebagai program-sumber assembly 
tapi dikatakan sebagai Assembly Listing. 

Membaca Assembly Listing bisa memberikan gambaran yang lebih 
jelas bagi program yang ditulis, bagi pemula Assembly Listing memberi 
pengertian yang lebih mendalam tentang isi memori-program, sehingga bisa 


lebih dibayangkan bagaimana kerja dari sebuah program. 


Line Addr Code Source 
IL Org OH 
2: 0000 74 FE Start: Mov A,#11111110b 
3: 0002 78 07 Mov RO,#7 
4: 0004 F5 80 Kiri: Mov PO,A 
5: 0006 12001C Call Delay 
6: 0009 23 RLA 
7: 000A 18 DEC RO 
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8: 
9: 


10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: : 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 





1 


000B B8 00 F6 CJNE RO, #0,Kiri 
000E 78 07 Mov RO, #7 
0010 F5 80 Kanan: Mov PO,A 
0012 12001C Call Delay 
0015 03 RR A 
0016 18 DEC RO 
0017 B800 F6 CJNE RO,#0,Kanan 
OO1A 8064 Sjmp Start 
001C 79 FF Delay: mov R1,#255 
0OO1E 7A FF Dell:  mov R2,#255 
0020 DA FE Del2:  djnz R2,del2 
0022 D9 FA djnz R1,del1l 
0024 22 ret 

end 
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B. Evaluasi Diri 


Evaluasi diri ini diisi oleh siswa, dengan memberikan tanda ceklis pada 
pilihan penilaian diri sesuai kemampua siswa bersangkutan. 


Aspek Evaluasi Sangat Ba 
Baik (4) (3) (2) (1) 
suap” oo oo oo 
psm | 0 too 
kerasamadalamkelempok || | Po 
weamas | Loop 


Bas 


Saya mampu Memahami Relay 

1 Dan Motor Listrik sesuai jenis 
serta karakteristik pengerjaan 
komponen 


Saya mampu memilih jenis dan 
karakteristik Relay Dan Motor 
Listrik sesuai perencanaan 
produk 


Keterampilan 


Saya mampu memilih dan 
menggunakan alat bantu 
berdasarkan jenis dan 
karakteristik pengerjaan 
komponen 

Saya mampu merancang 
komponen instrumen logam 
yang akan dikerjakan 

Saya mampu menggunakan 
operasi mesin yang sesuai jenis 
serta karakteristik pergerjaan 
komponen 
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SISTEM KONTROL DALAM BESARAN 
PROSES 


Kata Kunci: 


: Sistem Kontrol 
» Besaran Analog 
» Besaran Digital 


13) 











Materi yang akan dibahas pada bab ini, yaitu : Pertama " Sistem 


control” disini dibahas pengertian tentang system, proses, control dan 
sistem control. Kedua "Prinsip syistem control” yang akan mengilustrasikan 
sistem pengeontrolan manual dan otomatik. Ketiga “Klasifikasi sistem 
control” yang membahas klasifikasi control dan diurakan tentang kontrol 
loop terbuka dan kontrol loop tertutup. Dan materi selanjutnya yaitu 
karakteristik sistem control otomatik, alat bantu untuk mempelajari system 
control, besaran analog dan digital serta materi terakhir yaitu alat 
pengendali indistri yang menguraikan tentang sakelar-sakelar manual dan 


sakelar-sakelar otomatik. 
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Setelah mempelajari Bab 4 ini, Kamu diharapkan dapat: 
1.Mengidentifikasi lingkup materi Sistem Kontrol 


2.Menerapkan prinsip Sistem Kontrol 








meliputi 
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Rencana Kelajar Siswa 





Pada hari INI, Lo. bean CAN Gg gandos antam tahun... Guru 
beserta siswa merencanakan pelaksanaan kegiatan belajar sebagaimana tabel di 


bawah ini 


Memahami 
2 | Penerapan Prinsip 
Sistem Kontrol 


Mengerjakan soal 
evaluasi 
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A. Pengantar Sistem Kontrol 


Dalam proses industri, sering dibutuhkan besaran-besaran yang 
memerlukan kondisi atau persyaratan yang khusus, seperti ketelitian yang 
tinggi, harga yang konstan untuk selang waktu yang tertentu, nilai yang 
bervariasi dalam suatu rangkuman tertentu, perbandingan yang tetap 
antara 2 (dua) variabel, atau suatu besaran sebagai fungsi dari besaran 
lainnya. Jelas, kesemuanya itu tidak cukup dilakukan hanya dengan 
pengukuran saja, tetapi juga memerlukan suatu cara pengontrolan agar 
syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi. Karena alasan inilah diperkenalkan 
suatu konsep pengontrolan yang disebut Sistem Kontrol. 

Ada beberapa definisi yang harus dimengerti untuk lebih memahami 
Sistem Kontrol secara keseluruhan, yaitu: Sistem, Proses, Kontrol dan 
Sistem Kontrol. Definisi dari beberapa istilah tersebut adalah sebagai 
berikut: 

SISTEM: Sistem adalah kombinasi dari beberapa komponen yang 
bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. 

PROSES: Proses adalah perubahan yang berurutan dan berlangsung 
secara kontiniu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. 

KONTROL: Kontrol adalah suatu kerja untuk mengawasi, 
mengendalikan, mengatur dan menguasai sesuatu 

SISTEM KONTROL (Control System): Sistem Kontrol adalah proses 


pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran 


136 


(variabel atau parameter) sehingga berada pada suatu harga atau range 
tertentu. Contoh variabel atau parameter fisik, adalah: tekanan (pressure), 
aliran (flow), suhu (temperature), ketinggian (level), pH, kepadatan 
(viscosity), kecepatan (velocity), dan lain-lain. 

Hubungan sebuah sistem dan proses dapat diilustrasikan seperti terlihat 


pada Gambar 4.1 di bawah ini. 


INPUT OUTPUT 


Gambar 4.1 Blok Diagram Sistem 


B. Prinsip Sistem Kontrol 


Sebuah contoh Sistem Kontrol akan diceritakan di bawah ini. Seorang 
operator sedang menjaga ketinggian (level) suatu tangki yang akan 
digunakan untuk sebuah proses kimia. Jika, ketinggian tangki kurang dari 
yang semestinya, operator akan lebih membuka keran masukan (valve), 
dan sebaliknya, jika ketinggian melebihi dari yang semestinya, operator 
akan mengurangi bukaan keran (valve), dan seterusnya. Gambar 4.2 


mengilustrasikan cerita sistem kontrol tersebut. 
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OPERATOR 


POMPA 


NY 





£ 


Gambar 4.2 Contoh Sistem Kontrol 

Dari kejadian ini, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya yang terjadi 
adalah pengukuran terhadap tinggi cairan di dalam tangki, kemudian 
membandingkannya terhadap harga tertentu dari tinggi cairan yang 
dikehendaki, lalu melakukan koreksi yakni dengan mengatur bukaan keran 
masukan cairan ke dalam tangki. 

Dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem kontrol, melakukan urutan 
kerja sebagai berikut: 

1. Pengukuran (Measuring) 
2. Perbandingan (Comparison) 
3. Perbaikan (Correction) 

Sistem tersebut dapat berjalan baik, jika dianggap sistem bekerja 
secara ideal dan sederhana. Namun, masalah akan timbul jika diteliti lebih 
lanjut, seperti: 

a. Keadaan proses yang lebih kompleks dan sulit 

b. Pengukuran yang lebih akurat dan presisi 

Cc. Jarak proses yang tidak mudah dijangkau 
maka diperlukan modifikasi terhadap sistem tersebut. Dalam hal seperti 
inilah diperlukan sebuah Sistem Kontrol Otomatik, sebagaimana 


diilustrasikan pada Gambar 4.3 di bawah ini. 
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PABRIK 





Level 
Transducer 


PABRIK 


CONTROLLER 


POMPA . 


(RP 


Solenoid 








Gambar 4.3 Sistem Kontrol Otomatik 


Terdapat beberapa manfaat pada penggunaan Sistem Kontrol Otomatik 
pada sebuah proses, yaitu: 

Kelancaran Proses 

Keamanan 

Ekonomis 


Kualitas 





Gambar 4.4 Sebuah Master Control Room 
untuk mengontrol Sistem Proses Jarak Jauh 
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C. Klasifikasi Sistem Kontrol 


Secara umum, sistem kontrol dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Sistem Kontrol Manual dan Otomatik 
b. Sistem Lingkar Terbuka (Open Loop) dan Lingkar Tertutup (Closed 
Loop) 
c. Sistem Kontrol Kontiniu dan Diskrit 
d. Menurut sumber penggerak: Elektrik, Mekanik, Pneumatik, dan 

Hidraulik 
Penjelasan singkat dari jenis-jenis sistem kontrol diatas akan dibahas 
berikut ini. 

Sistem Kontrol Manual adalah pengontrolan yang dilakukan oleh 
manusia yang bertindak sebagai operator, seperti tampak pada Gambar 
4.2. Sedangkan Sistem Kontrol Otomatik adalah pengontrolan yang 
dilakukan oleh peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya 
dibawah pengawasan manusia, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3. 
Sistem Kontrol Manual banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 
seperti pada pengaturan suara radio, televissi, cahaya layer televise, 
pengaturan aliran air melalui keran, pengendalian kecepatan kendaraan, 
dan lain-lain. Sedangkan Sistem Kontrol Otomatik banyak ditemui dalam 
proses industri (baik industri proses kimia dan proses otomotif), 
pengendalian pesawat, pembangkit tenaga listrik dan lain-lain. 

Sistem Kontrol Lingkar Terbuka (Open Loop) adalah sistem 
pengontrolan di mana besaran keluaran tidak memberikan efek terhadap 
besaran masukan, sehingga variable yang dikontrol tidak dapat 
dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. Sedangkan Sistem Kontrol 
Lingkar Tertutup (Closed Loop) adalah sistem pengontrolan dimana besaran 
keluaran memberikan efek terhadap besaran masukan, sehingga besaran 
yang dikontrol dapat dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. 
Selanjutnya, perbedaan harga yang terjadi antara besaran yang dikontrol 
dengan harga yang diinginkan digunakan sebagai koreksi yang merupakan 
sasaran pengontrolan. 


Open Loop Control System memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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Tidak terdapat proses pengukuran 


Variabel yang dikontrol tidak mempengaruhi aksi pengontrolan 


d0 0 gu 


Banyak didasari oleh waktu atau urutan proses 

d. Kurang akurat, lebih stabil, murah 
Sedangkan Closed Loop Control System mempunyai karakteristik sebagai 
berikut: 

a. Terdapat proses pengukuran 

b. Variabel yang dikontrol mempengaruhi aksi pengontrolan (feed back) 

c. Lebih akurat, dapat terjadi ketidakstabilan 

d. Mahal 

Gambar 4.5 di bawah ini, mengilustrasikan blok diagram Open Loop 

Control System dan Closed Loop Control System. Selanjutnya, sebagian 
besar pembahasan Sistem Kontrol adalah berdasarkan kepada Closed Loop 
Control System atau lebih dikenal dengan Sistem Kontrol Umpan Balik 
(Feedback Control System). 


INPUT OUTPUT 


(a) Sistem Kontrol Lingkar Terbuka 


INPUT OUTPUT 


(b) Sistem Kontrol Lingkar Tertutup 
Gambar 4.5 Sistem Kontrol Lingkar Terbuka dan Tertutup 


Sementara itu, Sistem Kontrol Kontiniu adalah sistem yang 
memanfaatkan pengendali (controller) berbasis nilai kontinu, seperti: 


Proportional (P), Integrator (J), dan Differensiator (D), atau kombinasi dari 
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ketiganya (PI, PD, atau PID). Sedangkan Sistem Kontrol Diskrit adalah 
sistem yang menggunakan pengontrol (controller) dengan nilai diskrit, 


seperti pengendali ON-OFF atau pengendali posisi ganda (switch selector). 





Gambar 4.6 PID Controller 





Beberapa karakteristik penting dari Sistem Kontrol Otomatik adalah 


sebagai berikut: 

a. Sistem Kontrol Otomatik merupakan sistem dinamik yang dapat 
berbentuk linear maupun non-linear 

b. Bersifat menerima informasi, memprosesnya, mengolahnya dan 
kemudian mengembangkannya 

C. Komponen atau unit yang membentuk sistem kontrol ini akan saling 
mempengaruhi 

d. Bersifat mengembalikan sinyal ke bagian masukan (feedback) dan ini 
digunakan untuk memperbaiki sifat sistem 

e. Karena adanya pengembalian sinyal ini, maka pada sistem kontrol 


otomatik selalu terjadi masalah stabilitas 
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Pemakaian Sistem Kontrol Otomatik banyak ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari, baik dalam pemakaian langsung maupun tidak langsung. 
Pemakaian dari Sistem Kontrol dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Sistem Kontrol Proses: seperti temperatus, aliran, tinggi permukaan 
cairan, viskositas, dan lain-lain. Misalnya pada industri kimia, 
makanan, tekstil, pengilangan, dan lain-lain. 

2. Sistem Kontrol Energi: seperti pada pengendalian pembangkit tenaga 
listrik dan pendistribusian tenaga. 

3. Sistem Kontrol Numerik: seperti pengontrolan operasi yang 
membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses yang berulang-ulang. 
Misalnya pada proses pengeboran, pembuatan lubang, pengelasan dan 
kerja-kerja otomotif. 

4. Sistem Kontrol Transportasi: seperti elevator, escalator, pesawat 
terbang, kereta api, conveyor, dan lain-lain. 

5, Sistem Kontrol Servomekanis: sistem yang berhubungan dengan 
posisi, kecepatan dan pergerakan. 

6. Bidang non teknis: seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem 


biologi. 





Saat ini telah banyak berkembang perangkat-perangkat lunak yang 


digunakan untuk lebih mempermudah proses pembelajaran Sistem Kontrol. 
Perangkat-perangkat tersebut ada yang sudah menjadi perangkat lunak 
aplikasi, sehingga pengguna hanya perlu memasukkan simbol-simbol 
tertentu untuk dirangkai menjadi sebuah sistem kontrol, seperti SIMULINK 


dan lain-lain. 


143 





Gambar 4. / Contoh Perangkat Lunak menggunakan 
Simbol-simbol pada sebuah Sistem Proses 


Disamping itu terdapat pula perangkat lunak yang masih dalam 
bentuk bahasa, sehingga pengguna diharuskan menuliskan teks-teks yang 
nantinya dijalankan untuk menganalisa karakter dan performansi sistem 
kontrol tersebut. Perangkat lunak dalam bentuk bahasa yang banyak 
dipakai adalah MATLAB (MAfTriks LABoratory). Perkuliahan ini akan 


menggunakan MATLAB sebagai alat bantu proses pembelajarannya. 





a) Pengertian Analog 


Analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang continue, 
yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua 
parameter/karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah 
amplitude dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya 
berbentuk gelombang sinus memiliki tiga variable dasar, yaitu amplitude, 
frekuensi, dann phase. 

-  Amplitude 

Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. 
- Frekuensi 

Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. 
- Phase 


Phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. 
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Analog disebarluaskan melalui gelombang  elektromagnnetik 
(gelombang radio) secara terus menerus, yang banyak dipengaruhi oleh 
factor “penggangu”. Analog merupakan bentuk komunikasi elektromagnetik 
yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik 
dan bersifat variable yang berurutan. Jadi system analog merupakan suatu 
bentuk komunikasi elektromagentik yang  menggatungkan proses 
pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. 

Misalnya ketika seseorang berkkomunikasi dengan menggunakan 
telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut 
dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian, ketika gelombang ini 
diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke 
dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengar apa yang 
disampaikan oleh pembicara lainnya dari kamunikasi tersebut. 

Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektronik. Proses 
pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, dilewatkan melaului 
gelombang elektronmagnetik ini, yang bersifat variable dan berkelanjutan. 
Satu komplit gelombang dimulai dari voltase nol kemudia menuju voltase 
tertinggi dan turun hingga voltase terendah dan kemali ke voltase nol. 
Kecepatan dari gelombang ini disebut dengan hertz (Hz) yang diukur dalam 
satuan detik. 

Misalnya dalam satu detik, gelombang dikirimkan sebanyak 10, maka 
disebut dengan 10 Hz. Contohnya sinyal gambar televise, atau suara radio 
yang dikirimkan secara berkesinambungan. 

Pelayanan dengan menggunakan sinyal ini agak lambat dan gampang 
eror dibandingkan dengan data dalam bentuk digital. Gelombang analog ini 
disebut dengan baud. Baud adalah sinyal atau gelombang listrik analog. 
Satu gelombang analog sama dengan satu baud. 

Kelemmahan dari system ini adalah tidak bias mengukur suatu 
dengan cukup teliti. Karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk 
secara konsisten terus menurus merekam perubahan yang terus menerus 
terjadi,, dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh system analog ini ada 
peluang keragu-raguan akaan hasil yang dicapai, dalam sebuah system yang 
membutuhkan ketepatan kordinasi dan ketepatan angka-angka yang benar 


dan pas, kesalahan kecil akibat kesalahan menghitung akan berdampak 
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besar dalam hasil akhir. System ini butuh ketepatan dan ketelitian yang 
akurat, salah satu bentuknya adalah otak kita. 

Contoh saja telepon yang berbasis analog, telepon yang pada awalnya 
ditemukan pada tahun 1876, diniatkan sebagai media untuk mengirimkan 
suara, dan salah satu penerapan konsep analog. Sampai pada tahun 1960- 
an. Penerapan analog ini masih tetap bertahan. Setelah itu mulai mengarah 
kepada teknologi digital. Begitu juga dengan televisi analog yang 
menerjemahkan sinyal menggunakan gelombang radio. Pemancar televise 
mengirim gambar dan suara melalui gelombang radio, diterima oleh antenna 
rumah dan diterjemahkan menjadi gambar yang kita tonton. 

Berbagai contoh system analog : 

e Perekam pita magnetic: 

e Penguat audio, 

e Computer analog : computer yang digunakan untuk mengelola data, 
kualitatif, karena computer ini digunakan untuk memproses data 
secara terus menerus dan mengenal data sebagai besaran fisik yang 
diukur secara terus menerus kelluaran dari computer jenis ini adalah 


dalam bentuk dial dan grafik. Contoh : besaran arus listrik. 


Sinval analog Sinyal analog Sinyal amalog 
yang memudar yang dikuatkan 


Norse yang di 
kuatkan 





Noise yang di kuatkan 
bia menggunakan 
integritas data 


Gambar 4.8 Gelombang analog 
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b) Pengertian Digital 


Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat 
mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. 
Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak 
mudah terpengaruh oleh derau, tetapi tranmisi dengan sinyal digital hanya 
mencapai jarak jangkau pengirim data yang relative dekat. Biasanya sinyal 
ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan 
ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. 
Sebuah bit dapat berupa nol (O) atau satu (1). Kemungkinan nillai untuk 
sebuah bit adalah 2 buah (21). Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah 
sebanyak 4 (22), berupa 00,01,10, dan 11. Secara umum, jumlah 
kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n 
buah. Teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak 
dapat ditemukan pada teknologi analog, seperti : 

o Mampu mengirim informasi dengan kecepatan cahaya yang 
mengakibatkan innformasi dapat dikirim dengan kecepatan 
tinggi. 

o Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak 
mempengaruhi kwalitas dan kuantitas informasi itu sendiri. 

o Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke 
dalam berbagai bentuk. 

o Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar 


dan mengirimkannya secara interaktif. 


Pemahaman yang mudah tentang analog dan digital adalah pada pita 
kaset lagu dan file mp3. Jia meng-copy (menyalin) atau merekam pita 
kaset, tentu hasilnya banyak ditentukan oleh alat perekamnya, 
kebersihannya “head” rekamnya, dan sebagainya, semakin banyak 
merekam ke tempat lain, kualitas suaranya akan berubah. Tapi dengan 
meng-copy file mp3, akan mendapatkan salinannya sama persis dengan 
aslinya, berapapun banyaknya kamu menggandakannya. Kini ada juga yang 
menyalin lagu-lagu dari pita kaset menjadi file, atau yang sering disebut 
“mendigital-isasi”. Namun dalam bidang audio ini, system analog masih 


memiliki beberapa “keunggulan” dibanding system digital, yang 
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menyebabkan masih ada beberapa penggemar fanatic yang lebih menyukai 
rekaman analog. 

Perbedaan kamera analog (manual) dan kamera digital hanya terletak 
pada media penyimpanannya, kalau kamera sebelumnya "menyimpan" data 
gambar dalam bentuk film yang kamu proses dulu untuk mendapatkan 
“foto'nya, sementara kamera digital menyimpan data gambarnya dalam 
bentuk data “digital” yang bias langsung dilihat saat setelah “terfoto”. 

Dalam bidang telekomunikasi, perbedaan telepon analog dan digital 
bukan berdasarkan jenis pesawat teleponnya, namun pada “sistem” di 
sentral teleponnya, walaupun untuk mendukung system sentral yang digital, 
diperlukan pesawat telepon khusus. Begitu juga dengan siaran televise 
analog dan televise digital. Siaran analog kadang - kadang terganggu 
dengan kendala cuaca, letak bangunan, dan penyebab lainnya, sementara 
siaran digital memilii kualitas suara dan gambar yang lebih bagus, karena 
“data”nya tidak mengalami "gangguan" saat dikirim ke TV Penerimanya. 

Kelebihan informasi digital adalah kompresi dan kemudahan untuk 
ditransfer ke media elektronik lain. Kelebihan ini dimanfaatkan secara 
optimal oleh teknologi internet, misalnya dengna menaruhnya ke suatu 
website atau umumnya disbut dengan meng-upload. Cara seperti ini disebut 


online di dunia cyber. System tranmisi digital menyediakan : 


e Tingkat pengiriman informasi yang lebih tinggi: 
8 Perpindahan informasi yang lebih banyak, 
e Tingkat kesalah yang lebih rendah dibandingkan system analog: 


e Peningkatan ekonomi. 


Contoh saja computer, computer mengolah data yang ada secara 
digital, melaui sinyal listrik yang diterimanya atau dikirimkannya. Pada 
prinsipnya computer hanya mengenal dua arus, yaitu on dan off, atau 
dengan istlah dalam angkanya sering juga dikenal dengan 1 (satu) atau nol 
(0). Kombinasi dari arus on atau ogg inilah yang membuat computer 
melakukan banyak hal, baik dalam mengenal huruf, gambar, suara, bahkan 
film. 

e Film yang menarik yang akan kita tonton dalam format digital. 


Perkembangan tekonologi digital dari computer dapat mengakibatkan 
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dampak positif dari segala pihak yang dapat memanfaatkannya. 
Contohnya saja untuk menerbitkan buku atau tulisan dapat secara 
online. Penjualan buku atau tulisan dapat dilakukan melalui internet 
tanpa melalui penjualan seperti di pasar. Pengguna dapat membaca 
abstraksi sebuah buku atau tulisan dan sebuah buku utuh di took buku 
ini. Media digital seperti ini dapat hadir dengan membuat tulisan atau 
buku. 

e Buku yang memabg dari format computer atau dengan mengkonversikan 
buku-buku yang teklah lama dicetak dulu dalam format online. Metode 
seperti inih membutuhka software peranti lunak yang bernama optical 
character recognition  (OCR). Software ini kemudian akan 
mengkoversikan kalimat - kalimat yang tercetak dalam karakter-karakter 


yang dapat dibaca computer. 


Begitu juga dengan televise digital, televise digital adalah standar 
baru transmisi gambar dan suata untuk menggantikan system analog yang 
ada sekarang. Selain keunggulan kualitas gambar/ suara, televise digital 
juga menjanjikan penghematan yang luar biasa dalam hal lebar bandwidth 
sinyal siaran, krisis keterbatasan alokasi frekuensi akan hilang sehingga 
akan lebih bantak channel yang bias ditawarkan ke pemirsa. Tidak hanya 
itu, stasiun pemancar atau stasiun televise juga bias menggunakan 
beberapa sinyal dalam satu lebar gelombang yang sama, memungkinkan 
untuk melakukan siaran atau menambahkan isi atau informasi tembahan 
dalam sinyal televise digital. Untuk yang memanfaatkan televise kabel/ 
satelit, bias memanfaatkannya untuk melihat jadwal atau informasi 
tambahan dalam bentuk teks dalam sebuah program/channel tertentu. 

Contoh sistem digital saat ini (sebelum system analog) 
e Audio recording (CDs, DAT, mp3,) Phone system swithing: 
e Automobile engine control : 
e Kawalan automasi (mesin dan robot dalam pembuatan sesuatu produk 
dan lif): 
e Movie effect, still dan video camera: 


e Pengiraan (Computing). 
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Sinyal Digital Sinyal Digital Sinyal Digital 
yang memudar yang dikuatkan 


JUL mn pan 


INKA, Notse ANANAN BERRE 


Data mempunyai 
kesempatan yang lebih baik 
untuk diterima secara benar 





Gambar 4.9 Gelombang Digital 


c) Perbedaan Analog dan Digital 


Perbedaan system analog dan digital telah dibagi atas beberapa 


perbedaan yang mana setiap definisi perbedaan itu berbeda-beda, yaitu : 


NO ANALOG DIGITAL 


1 Teknologi lama Teknologi baru 


Dirancang untuk voice dan opsi 
2 Dirancang untuk voice 


— Opsi pengujian yang lengkap 


3 Tidak efisien untuk data Informasi discreate level 


Permasalahan noisy dan Pa 
Kecepatan lebih tinggi 
rentang eros 


5 Kecepatan lebih rendah Overhead rendah 
Setiap signal digital dapat 


6  Overhead tinggi 
dikonversikan ke analog 
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Alat pengendali adalah komponen-komponen yang mengatur sumber 
tegangan listrik ke beban. Semua komponen yang digunakan pada 
rangkaian pengendali adalah merupakan alat pengendali utama dan alat 
pengendali penunjuk. Alat pengendali utama seperti kontaktor magnet, 
starter atau pengontrol (controller) yang menghubungkan beban ke sumber 
tegangan. Sedangkan alat pengendali penunjuk seperti relai, sakelar yang 
mengaktifkan rangkaian daya, mengatur operasi atau kerja alat yang lain. 
Yang termasuk alat pengendali penunjuk adalah tombol tekan, sakelar 


aliran, sakelar tekanan dan termostat (Gambar 1). 


Saklar aliran 







Alat kontrol 
primer 


ma —l 
Legangan 
sumber 


| Uk 


Alat kontrol pilot 








Kontaktor 
magnel 
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Gambar 4.10 Alat pengendali utama dan alat pengendali penunjuk. 


Pada gambar 4.10. Penutupan kontak sakelar aliran 


menyambungkan rangkaian untuk memberi tenaga kumparan kontaktor 
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magnet yang kemudian menyebabkan kontak daya dari kontaktor 


menutup dan menyambungkan rangkaian utama daya/sumber tegangan 
ke motor. 


a) Sakelar Yang Dioperasikan Secara Manual 

Sakelar yang dioperasikan secara manual adalah sakelar yang 
dikontrol/dikendalikan dengan tangan. Batas kerja listrik dinyatakan 
dengan tegangan dan arus interupsi maksumum, harga tersebut tidak 


boleh dilampui. Contoh - contoh sakelar yang dioperasikan secara 


manual adalah : 


1. Sakelar Togel 





Oh 
| — Sm” | 
— f | Le 
2i— “5 Te NRP" 
- maag 3 sd ma y - 
| 
TT Te sa 
, 4 pa Pa ia 
aa - a— 
SPST SDI DPsST DPoT 
ta) Lubang tunggal (aj Lubang tunggal (c| Dua lubang Id) Dua lubang 
bengan jom- dangan dua dengan lam- cengan dua 
paran tunggal lamparan paran lunggal lemparan 


Gambar 4.11 Sakelar Togel 


2. Sakelar Geser 


Sakelar geser digunakan sebagai sakelar mode untuk memilih 
mode tertentu dari operasi seperti HIGh dan LOW. 





Gambar 4.12 Sakelar geser. 
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3. Sakelar DIP (Dual In Line Package) 


Sakelar DIP (Dual In Line Package) adalah sakelar kecil yang 


dirancang untuk dirakit pada tempat hubungan dengan PCB (Printed 
Circuit Boards). 


La 


5 


4 7 
bb bd 
N 
Nag" 
la) Jenis rocker (6) Susunan pensaklaran 
Gambar 4.13 Sakelar DIP. 


sat "3 
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4. Sakelar Rotari 


Sakelar Rotari sering digunakan untuk operasi penghubungan 


yang kompleks. Sakelar rotari mempunyai beberapa susunan bagian 


sakelar pada satu poros, ini memungkinkan kontak-kontak untuk 


berubah secara serentak berurutan. 





n 
He, 
8 Pe 3 BO 
: beta 3 Si wa 
" o Si MI Ka 
en LA 9 4g 0 
Cc w A- LN YP 
o Hana 
(1) Diagram walst « satu (DI Sisunan pensaslaran (e) Muttisimh 


lubang, tujut posisi 


Gambar 4.14 Sakelar rotari. 


5. Sakelar Thumbweel 


Sakelar Thumbweel digunakan pada alat numerik dan alat-alat 
yang dikontrol komputer untuk memberi 
operator ke komputer. 


input informasi dari 
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Gambar 4.15 Sakelar Thumbweel 


6. Sakelar pemilih 


Sakelar pemilih adalah sakelar yang dioperasikan secara 
manual dengan memutar knop operator ke kanan atau ke kiri. 
Sakelar pemilih mempunyai posisi selektor dua atau lebih, dengan 
posisi kontak bertahan atau kembali dengan pegas untuk 
memebrikan operasi kontak sebent 





(b) Rangkalan kontrol untuk saklar selektor 
digunakan Untuk membalik arah putaran motor 


(a) Operator saklar selektor 


Gambar 4.16 Sakelar pemilih 
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7. Sakelar drum 
Sakelar drum terdiri dari seperangkat kontak bergerak yang 
terpasang dan diisolasi dengan poros berputar. Sakelar memepunyai 
seperangkat kontak diam yang menyambung dan memutus kontak 


dengan kontak yang bergerak pada waktu rorot diputar. 





(Atas kebaikan Furnas Electric Company) 
(b) Susunan hubungan internal 


(aj Saklar 


Oo— —@ 
J 4 2 Tegangan 


3g 











Liltan 
starting 


(cj Pembalikan motor satu-lase - diagram pengawatan : | 
(d) Pembalikan motor tiga-fase - diagram pengawatan 


Gambar 4.17 Sakelar drum untuk pembalikan arah putaran motor. 


8. Tombol Tekan 


Tombol tekan NO (Normally Open) menyambungkan 
rangkaian atau menghubungkan rangkaian ketika tombol ditekan 


dan kembali pada posisi terbuka ketika tombol dilepas. 


Tombol tekan NC (Normally Close) membuka rangkaian 
apabila tombol ditekan dan kembali pada posisi menutup ketika 
tombol dilepaskan. 
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-ala Tombol tekan terbuka normai (NO): t 
Oo O 1 $ 


ala Tombol tekan tertutup normal (NC) 


alo Tombol tekan pemutus 
0 Oo 


Catatan! Singkatan NO dan NC menunjurkan 
keadaan Iistrik dan kontak saklar 





ketika saklar tidak dijalankan, 
(aj Simbol tombol tekan. (W) Rangkaran pengendali yang meng- 
gunakan kombinasi Wmbol tekan 
yang membuat putus. 





le) Statiom tombol tekan terdiri dari (dj Blok kontak dari plastik tempat 
satu atau lebih tombol tekan pada penghubungan kontak-kontak tom- 
satu tempal bol tekan. 





lej Operator tombol bilas (beberapa If) Plat — keterangan — menunjukkan 
jenis operator dapat ditempelkan fungsi. 
pada blak kontak sesuai pemia- 
kaian), 


Gambar 4.18 Tombol Tekan. 
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b) Sakelar Yang Dioperasikan Secara Mekanis 


Sakelar yang dioperasikan secara mekanis adalah sakelar yang 


dikontrol oleh faktor-faktor secara otomatis, misalnya tekanan, posisi 


dan suhu. 


1, Sakelar Limit 


Sakelar limit dirancang hanya hanya untuk beroperasi apabila 


batas-batas yangh sudah ditentukan sebelumnya sudah dicapai, dan 


sakelar tersebut biasyanta diaktifkan kontak dengan handle atau 


cam. 


Terbuka normal TN 


Terbuka normal - ni — 


Cam (pad 
Kekuatan kata Mesin) 





—rrg 
pegangan tertutup pengoperasian —70 Operator 
Lp 
Tertutup normal ga — TU | 
Tertutup normai - —— Au at aa 
pegangan terbuka an 
mekanisme 
| | Kontak 
lai Simbul 
(bu Uperasi 
br Laga 





(el Rangkaian pengendali untuk starting dan stopping motor yunp searah dan 


berlawanan dengan arah putaran jarum-jam dengan saklar limit yang mem- 
punyai proteksi overtravel. 


Gambar 4.19 Sakelar limit 


157 





2. Sakelar Mikro 
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(b) Aktuator saklar 
Gambar 4.20 Sakelar mikro. 
Sakelar mikro adalah sakelar yang ditempatkan pada kemasan 
yang kecil dengan tuas pengoperasian yang bermacam-macam 


sehingga sangat cocok sebagai sakelar limit. Sakelar itu dapat 


bekerja dengan tekanan yang kecil yang memungkinkan sensitivitas 


yang besar. 


3. Sakelar Suhu atau Termostat 
Sakelar Suhu atau Termostat digunakan untuk merasakan 


poerubahan suhu. 
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Gambar 4.21 Sakelar suhu. 


4. Sakelar Tekanan 


Sakelar Tekanan digunakan untuk mengontrol tekanan cairan 


dan gas/udara. 


Sexrup 
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Gambar 4.22 Sakelar tekanan 
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5. Sakelar level 


Sakelar level digunakan untuk merasakan tinggi cairan. 


Saklar float 


DL 


(8) Saklar lavel dua kawat mengontrol stater 





ae Kontak NO 
—“ Kontak NC 


(a) Saklar dan simbol 


Gambar 4.23 Sakelar level 


Cc) Transduser Dan Sensor 

Transduser adalah alat yang mengubah energi dari sutu bentuk 
ke bentuk yang lain. Transduser dibagi menjadi dua kelas yaitu 
transduser input dan transduser output. Transduser input mengubah 
energi non listrik, misalnya suara atau sinyal menjadi energi listrik. 


Sedangkan transduser output sebaliknya (gambar 6.24). 





Speaker 


Y 
Transdusar input Transduser output 
mengubah energi mengubah anerai 
syara menjadi lstrik menjadi 
energi listrik energi suara 


Gambar 4.24 Transduser input dan output 


Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan sering 


berfungsi untuk mengukur besaran tertentu. Sensor adalah jenis 
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transduser yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, 


panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. 
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Gambar 4.25 Sensor 


1) Sensor kedekatan (Proximity) 

Sensor kedekatan (Proximity) adalah komponen yang 
digunakan untuk mendeteksi adanya objek tanpa kontak fisik. 
Sensor tersebut adalah komponen elektronis solid state yang 
terbungkus rapat untuk melindungi terhadap pengaruh getaran, 


cairan, kimiawi dan korosif. 
Sensor kedekatan digunakan apabila : 


a. Objek yang sedang dideteksi terlalu kecil, terlalu ringan atau 
terlalu lunak dapat mengoperasikan mekanis sakelar. 

b. Diperlukan respon yang cepat. 

c. Objek yang harus dirasakan melalui rintangan non logam seperti 
gelas, plastik dan kertas karton. 


d. Lingkungan yang sulit. 
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e. Diperlukan ketahanan umur pelayanan dan keandalan pelayanan. 
f. Sistem pengendali elektronis menghendaki sinyal input yang 
cepat. 

Sensor kedekatan induktif (Proximity) adalah alat yang 
merasakan yang diaktifkan dengan objek logam. Contoh pemakaian 
ditunjukan pada gambar 17 (c). Sensor kedekatan (A' dan B”) 
mendeteksi target A dan B yang bergerak pada arah diperlihatkan 
oleh anak panah. Ketika A mencapai A' mesin berbalik arah 
putarnya: mesin berbalik lagi ketika B mencapai B'. Pada prinsipnya 
sensor induktif terdiri dari kumparan, osilator, rangkaian detektor 


dan output elektronis. 


pa ea 1 
| 4 ' Osilator Detaktm— Yuipus 


bm ——y—. 


aa P3 2 
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(6) Penampakar fsik jens barrel (GC? aplikasi tipikal 


Gambar 4.26 Sensor kedekatan induktif. 


Sensor kedekatan kapasitif adalah alat yang merasakan yang 


diaktifkan oleh bahan konduktif dan non konduktif. 
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Elektroda sensas 


Bung pe “JA 


(Kapasitor terbuka) 
Ida Lv 


Gambar 4.27 Sensor kedekatan kapasitif 


2) Sakelar Magnetis (relai buluh) 
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Gambar 4.28 Sakelar magnetis (relai buluH) 
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3) Sensor Sinar 


Fotovoltaic atau sel solar adalah sensor yang mengubah energi 


sinar langsung menjadi energi listrik. 


Ser forovoltan. 
(sel sotar) 
« 








Cahaya menonssikan legangan 


Gambar 4.29 Sel Fotovoltaic atau sel solar 


Set fotokonduktif 





Cahaya mengubah resistansi 


Gambar 4.30 Sel fotokonduktif 
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Gambar 4.31 Sensor fotolistrik 
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4) Sensor Efek Hall 


Sensor efelk hall dirancang untuk merasakan adanya objek 


marnetis, biasanya magnet permanen. 
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Gambar 4.32 Sensor efek hall 
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Gambar 4.33 Sensor digital dan linear efek hall 


5) Sensor Ultra Sonik 


Sensor ultrasonik bekerja dengan mengirimkan gelombang 


suara menuju target dan mengukur waktu yang diperlukan untuk 
pulsa melnting kembali. 
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Gambar 4.34 Sensor ultrasonic 


6) Sensor Tekanan 
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Gambar 4.35 Sensor tekanan. 
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7) Sensor Suhu 
Ada empat macam sensor suhu yang digunakan yaitu : 
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Gambar 4.36 Tabel sensor suhu 


8) Termokopel 
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Gambar 4.37 Termokopel 
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9) Detektor suhu tekanan (Resistance Temperature Detector —- 


RTD) 
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Gambar 4.38 Detektor suhu tekanan 
(Resistance Temperature Detector — RTD) 
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10) Termistor 


Termistor adalah resistor yang peka terhadap panas yang 
biasanya mempunyai koefisien suhu negatif 
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Gambar 4.39 Termistor 
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11) Sensor IC (Integrated Circuit) 
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Gambar 4.40 Sensor IC 


12) Sensor Kecepatan / Sensor RPM 
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Gambar 4.41 Tachometer. 
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13) Sensor Penyandi (Encoder Sensor) 
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Gambar 4.42 Sensor Penyandi 
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14) Pengukuran Aliran 
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Gambar 4.43 Pengukuran aliran. 
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d) PENGGERAK (AKTUATOR) 
1. Relai 
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Gambar 4.44 Relai pengendali elektromekanis 
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1) Solenoid Valve (SV) 


Solenoid Valve (SV) atau Katup listrik adalah katup yang digerakan 
oleh energi listrik, mempunyai koil sebagai penggeraknya yang berfungsi 
untuk menggerakan piston yang dapat digerakan oleh arus AC maupun DC, 
sv mempunyai lubang keluaran, lubang masukan dan lubang exhaust, 
lubang masukan diberi kode P, berfungsi sebagai terminal / tempat udara 
masuk atau supply, lalu lubang keluaran, diberi kode A dan B, berfungsi 
sebagai terminal atau tempat udara keluar yang dihubungkan ke beban, 
sedangkan lubang exhaust diberi kode R, berfungsi sebagai saluran untuk 
mengeluarkan udara terjebak saat piston bergerak atau pindah posisi ketika 


solenoid valve ditenagai atau bekerja. 


Solenoid valve merupakan salah satu alat atau komponen kontrol yang 
salah satu kegunaannya yaitu untuk menggerakan tabung cylinder, Solenoid 
Valve merupakan katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya 
yang mana ketika koil mendapat supply tegangan maka koil tersebut akan 
berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakan piston pada bagian 
dalamnya ketika piston berpindah posisi maka pada lubang keluaran A atau 
B dari Solenodi Valve akan keluar udara yang berasal dari P atau supply, 
pada umumnya Solenoid Valve mempunyai tegangan kerja 100/200 VAC 


namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC. 






Solenoid at rest, 
valve closed 





Solenoid active, 
valve open 


Gambar 4.45 Solenoid Valve Gambar 4.46 Cara Kerja Solenoid 
Valve 
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2. Motor Stepper 
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Steppsr motor dengan kutub cakar 1. Rotor, 2 
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3 (Robert Bosch Inc.) 


Gambar 4.47 Kontrol motor stepper 
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(ci Jenis mibrd 





(bi Janis teluktan var 


Gambar 4.48 Jenis-Jenis Motor Stepper 


3. Motor DC tanpa Sikat 





Iu) Motor de dengan siat konvensional (b) Motorde tanpa sikat 


Gambar 4.49 Motor dc magnet permanen 
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Sistem Kontrol adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap 


satu atau beberapa besaran (variabel atau parameter) sehingga berada 
pada suatu harga atau range tertentu. Contoh variabel atau parameter fisik, 
adalah: tekanan (pressure), aliran (flow), suhu (temperature), ketinggian 
(level), pH, kepadatan (viscosity), kecepatan (velocity), dan lain-lain. 

Sistem Kontrol Manual adalah pengontrolan yang dilakukan oleh 
manusia yang bertindak sebagai operator. Sedangkan Sistem Kontrol 
Otomatik adalah pengontrolan yang dilakukan oleh peralatan yang bekerja 
secara otomatis dan operasinya dibawah pengawasan manusia. 

Sistem Kontrol Lingkar Terbuka (Open Loop) adalah sistem 
pengontrolan di mana besaran keluaran tidak memberikan efek terhadap 
besaran masukan, sedangkan Sistem Kontrol Lingkar Tertutup (Closed Loop) 
adalah sistem pengontrolan dimana besaran keluaran memberikan efek 
terhadap besaran masukan. 

Analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang continue, 
yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 
Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami 
perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. 

Alat pengendali adalah komponen-komponen yang mengatur sumber 
tegangan listrik ke beban. 

Sakelar yang dioperasikan secara manual diantaranya: Sakelar Togel, 
DIP, Rotari, Thumbweel, Pemilih, Drum, dan Sakelar Tekan. 

Sakelar yang dioperasikan secara mekanik diantaranya: Sakelar Limit, 
Mikro, Suhu atau Termostat, Tekanan, dan Sakelar Level. 

Transduser adalah alat yang mengubah energi dari sutu bentuk ke bentuk 
yang lain. Transduser dibagi menjadi dua kelas yaitu transduser input dan 
transduser output. Transduser input mengubah energi non listrik, misalnya 


suara atau sinyal menjadi energi listrik 
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Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan sering 
berfungsi untuk mengukur besaran tertentu. Sensor adalah jenis transduser 
yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar 
dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. 

Macam-macam sensor, yaitu: Sensor kedekatan (Proximity) adalah 
komponen yang digunakan untuk mendeteksi adanya objek tanpa kontak 
fisik. Sensor tersebut adalah komponen elektronis solid state yang 
terbungkus rapat untuk melindungi terhadap pengaruh getaran, cairan, 


kimiawi dan korosif. 
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C. Evaluasi Diri 


Evaluasi diri ini diisi oleh siswa, dengan memberikan tanda ceklis pada 
pilihan penilaian diri sesuai kemampua siswa bersangkutan. 


Aspek Evaluasi Tidak 
Kurang Mampu 
(2) 
0. Lo. 


Saya mampu Memahami Relay 
1 Dan Motor Listrik sesuai jenis 
serta karakteristik pengerjaan 


komponen 

Saya mampu memilih jenis dan 
karakteristik Relay Dan Motor 
Listrik sesuai perencanaan 
produk 


Keterampilan 


Saya mampu menggunakan alat 
Sistem Kontrol jenis dan 
karakteristik pengerjaan 
komponen 

Saya mampu mengoprasikan 
Sistem Kontrol yang akan 
dikerjakan 

Saya mampu menggunakan 
Sistem Kontrol yang sesuai 
jenis serta karakteristik 
pergerjaan komponen 
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Review 
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Jelaskan pengertian kontrol! 

Jelaskan pengertian sistem kontrol! 

Sebutkan 4 macam klasifikasi sistem kontrol! 

Sebutkan 4 karakteristik dari sistem kontrol loop terbuka! 
Sebutkan 4 karakteristik dari sistem kontrol loop tertutup! 
Sebutkan 4 karakteristik dari sistem konrol otomatik! 
Jelaskan pengertian dari analog! 

Jelaskan pengertian dari digital! 


Sebutkan kekurangan dan kelebihan dari sistem analog! 


. Sebutkan kekurangan dan kelebihan dari sistem digital! 

. Sebutkan 4 macam alat yang menggunakan sistem analog! 
. Sebutkan 4 macam alat yang menggunakan sistem digital! 
. Apa yang dimaksud dengan alat pengendali! 

. Apa yang dimaksud dengan sakelar manual! 

. Apa yang dimaksud dengan sakelar mekanik! 

. Sebutkan 4 macam sakelar manual! 

. Sebutkan 4 macam sakelar mekanik! 

. Jelaskan pengertian dari transduser! 

. Jelaskan pengertian dari sensor! 

. Apa yang dimaksud dengan sensor kedekatan (proximity)! 
. Bilamana sensor kedekatan digunakan? 

. Apa yang disebut dengan sensor induktif? 

. Apa yang disebut dengan sensor kapasitif? 

. Apa yang dimaksud dengan sakelar DIP (Dual In Line Package) 


. Sebutkan 4 macam alat penggerak (aktuator)! 
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MEDAN MAGNET DAN INDUKSI 
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Banyaknya komponen atau peralatan kendali yang digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari atau dalam dunia industry, pada dasarnya terbentuk 
dari adanya magnet dan induksi elektromagnetic. Komponen atau alat yang 
dimaksud tersebut diantaranya relay, kontaktor actuator, dll. 


Oleh karena itu pada bab ini dibahas materi berkenaan dengan 
masalah magnet dan elektromagnetik. Materi yang disampaikan pada bab 
ini, yaitu: medan magnet, gaya magnet, sifat kemagnetan suatu bahan, 
induksi elektromagnetis, dan karakteristik komponen elektromagnetik. 
Khusus pada bahasan terahir ini disampaikan contoh-contoh komponen 
yang sifat dan karakteritiknya tercipta karena adanya medan magnet dan 
induksi elektromagnetik. 
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Setelah mempelajari Bab 5 ini, Kamu diharapkan dapat: 


1. Memahami tentang medan magnet dan induksi elektromagnetik 
2. Memahami prinsip dan karakteristik komponen elektromagnetik 
3. Mengetahui macam-macam alat kendali yang bekerja berdasarkan 


magnet dan elektromagnetik 


Sela Kanaep 








meliputi 
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Rencana Belajar Siswa 





MAN IMIp bener sesibnsabaa nana dansa tanggal Lo.» on anenanaaaan tahun... Guru beserta siswa 


merencanakan pelaksanaan kegiatan belajar sebagaimana tabel di bawah ini 


Memahami madan 
magnet dan induksi 
magnetik 


Memahami prinsip 
dan karaktristik 
komponen 
elektromagnetik 
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1. Terjadinya medan magnet oleh arus listrik 


Daerah disekitar magnet dimana benda lain masih mengalami gaya 
magnet dinamakan dengan medan wmagnet.Medan magnet dapat 
digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara 
dan masuk ke kutub selatan.Terjadinya medan magnetic disekitar arus listrik 
ditunjukkan oleh Hans Christian Oersted melalui percobaan.Arah induksi 
medan magmetik disekitar arus listrik bergantung pada arah arus listrik, 


dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar berikut! 





Gambar 5.1 Terjadinya medan magnet 


2. Induksi magnetic disekitar kawat berarus 


a. untuk kawat lurus dan panjang 


bm 
a 27a 





Gambar 5.2 Induksi magnetic pada kawat lurus 
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Keterangan: 

I — kuat arus listrik (ampere) 

a — jarak tegak lurus titik yang diamati ke kawat (m) 
k - yo /417 —10” wb/A.m 


Uo — permeabilitas ruang hampa 


b. Untuk kawat melingkar 


Kawat melingkar terbuka: 


Di titik P Di titik M 


e untuk sebuah lilitan e untuk sebuah lilitan 


Bo I-rl 
An a@ 
e untuk N buah lilitan 
e untuk N buah lilitan 
UN I-r-l Di 
An @ 


Ba 


B — An r 





Keterangan : 
r — jari-jari lingkaran (m) 
a — jarak dari lingkaran arus ke titik yang ditinjau 


| — panjang lingkaran arus (m) 


kawat melingkar penuh : 


dititik P dititik M, berarti a —- r dan p- sin 90 — I 
o untuk sebuah lilitan e untuk sebuah lilitan 


Aoi in 9 Ban 
2 a Dr 


o untuk N buah lilitan e untuk N buah lilitan 


B— 


NI . 
Aa nan pol 


2 a D1 
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c. Untuk solenoida (kumparan kawat yang rapat) 


——— 
d5 
——— 
Bee 


Ta (5) | 
Ce) | Le) " | 
“ (aa 
3 e | aa I 
Ce) | & | 
SI. 
&) | kx) | 1 
SIK | 
. PGA 
ae 

FA 





2 
——— ja 
Na 
2. 
i 
| 
| 
| 
———F 
Ika 
——— 





Gambar 5.3 Induksi magnetic pada Solenoid 


Tanda 8 — arah menembus bidang kertas 


Tanda @ — arah keluar bidang kertas 


e induksi magnet pada ujung e induksi magnet ditengah solenoida 


solenoida iN 
Ne Hp LN 


2 Po LN E 
21 





Keterangan: 

| — panjang solenoida (m) 
| — arus pada solenoida (A) 
N — banyaknya lilitan 


n — banyaknya lilitan persatuan panjang (N/1) 


Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan. Besar induksi magnet 


pada sumbunya: 


B5 UN 


|—- 2IIR (keliling lingkaran) 
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Contoh soal 1 
Tentukan besarnya induksi magnet disuatu titik yang berjarak 2 cm 
dari kawat lurus panjang yang berarus listrik 30 A! 
Penyelesaian: 
Diketahui: a - 2cm - 2x 10” 
I- 30A 
Mo-4TTx 10” Wb/A.m 
ditanya : B ? 


Jawab: 


Bao 4x x10” 130 
Da 27m12x10” 


B —30x10” —3x10” wb/m 


Jadi induksi magnetnya 3 x 10” wb/m? 


Contoh soal 2 


Arus sebesar 2,5 A mengalir dalam kawat berupa lingkaran dengan 


jari-jari 3 cm. Berapa besar induksi magnet dititik P, bila: 


a. titik P berada disumbu lingkaran yang berjarak 4 cm dari pusat lingkaran 
b. titik P berada di pusat lingkaran 


Penyelesaian: 


a. induksi magnet disumbu lingkaran. 
i—- 2,5A 


r-3cm-3x10”“m 


X —4cm-4x10”“m 


ar 4x? 13244 - 25 —5cm—5x10” msin 0— rf/a — 3/5, maka sin? @ —- 
(3/5)? — 9/25 
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I 
B0 sin? 9 
2 a 
p-1Tx1O x2,5 9 
2x5x10” 25 
107 x10” 9 
aa 
10x10” 25 


B-z7x10” x 0,36 53,67 x10” wb/im 


Jadi Induksi magnet di dititik P sebesar 3,6 x 10” wb/m? 


Induksi magnet di M (pusat lingkaran) 


pol 47x10 x2,5 107 x10” 


”2r” 2x3x102— 6 
B 517x110” wbim? 





Contoh soal 3 


Sebuah Toroida memiliki jari-jari 50 cm dialiri arus sebesar 1 A. Jika 
toroida tersebut memiliki 60 lilitan, hitunglah besar induksi magnetic pada 


sumbunya. 

Penyelesaian 

Diketahui: r - 50cm —-0,5mN-—-60,I-1A 
Ditanya : B pada sumbu toroida? 


TNI 47x10' x60x1 


Dijawab : 8- 
27 270,5 


-2 4x10” Tesla 
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Kawat yang berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam 
medan magnet homogen, akan mendapatkan suatu gaya karena pengaruh 


medan magnet tersebut (gaya Lorentz). 


Arah gaya magnetik atau gaya lorentz bergantung pada arah arus dan arah 
medan magnet, dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan. 


a. Kawat berumuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. 


F-BI1/sin 0 


Dimana: 

F — gaya Lorentz (N) 

B - Induksi magnetic (Wb) 
| - kuat arus listrik (A) 

/- panjang kawat (m) 


0 - sudut antara kawat dengan medan magnet 





Gambar 5.4 Kawat Bermuatan Listrik dalam Medan Magnet 
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b. Muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet 
F-gvBsin@& 
Dimana 8 — sudut antara v dan B. 


Bila tidak ada gaya lain yang mempengaruhi gerakan partikel, maka 


berlaku: 


gayaLorenzt —£ gayasentripetd 
2 


3 
£-m—-gyB 
R g 


pe 
gb 





C. Untuk dua kawat yang bermuatan listrik yang bergerak sejajar: 


ot 
2 na 


EF — LIL -1, 


Contoh soal 4 


Sebuah kawat penghantar berarus listrik 5 A arahnya keluar bidang 
gambar, memotong tegak lurus garis-garis gaya magnet dengan besar 
induksi magnet B - 2 x 10” tesla. Bila panjang kawat yang 
terpengaruh B adalah 4 cm, tentukan besar dan arah gaya magnetic yang 


timbul pada kawat! 
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Penyelesaian: 


Diketahui: i- 5A 
B-2x10” tesla 
l-4cMm-4x10”m 


Sin 90” — 1 


Point 
B — BIl sin 90? 





(2x 107(5)(4 x 10”) 


4x10” Newton 


Contoh soal 5 


Sebuah electron berkecepatan 2 x 10' m/s masuk dalam medan 
magnet yang induksi magnetnya 1,5 wb/m? dengan sudut 60? terhadap 


garis medan. Hitung gaya magnetic yang dialami electron. (g -1,6 x10” C) 
Penyelesaian: 
Diketahui: v - 2x 10' m/s 

B — 1,5 wb/m? 


g 51,6 x10”” Cc 


8 — 60" 
Ditanya: F ? 
Diawab: F -Bgv 


15x1,6 x10””x 2x 10' 


4,8 x 101? 
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C. Sifat Kemagnetan Suatu Bahan 


k- 


3: 


Bahan-bahan di alam ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 


. Bahan ferromagnetic, mempunyai sifat: 


v Ditarik sangat kuat oleh medan magnetic 
“ Mudah ditembus oleh medan magnetic 
Contoh: besi, baja, nikel, kobal, gadolinium, ferit dan paduan bahan 


tersebut. 


. Bahan paramagnetic, mempunyai sifat: 


v Ditarik dengan lemah oleh medan magnetic 
“ Dapat ditembus oleh medah magnetic 
Contoh: mangaan, platina aluminium, magnesium, timah, wolfram 


oksigen dan udara. 


Bahan diamagnetic, mempunyai sifat: 

v ditolak dengan lemah oleh medan magnetic 

v sukar bahkan tidak dapat ditembus oleh medan magnetic. 

Contoh : bismuth, timbel, antimony, air raksa, perak, emas, air, posfor, 


dan tembaga. 


Sifat bahan ferromagnetic dimiliki oleh bahan pada fase padat. Pada fase 


padat inipun sifat ferromagnetic bias hilang bila suhunya melebihi suhu 


Curie. 


Kuat medan Magnetik 


1. 





Permeabilitas relative suatu bahan 
Ur 5 permeabilitas relatif 


Wo 5 permeabilitas vakum 
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Harga permeabilitas relative u,) untuk bahan: 


o Ferromagnetic : yu, 225 1 


o  Paramagnetic: u, S1 ( sedikit diatas 1) 


o  Diamagnetic: UL 1 


2. Kuat medan magnetic dalam kumparan dapat diperkuat dengan 
pemasangan inti ferromagnetic 


kuat medan magnet dengan inti besi (ferromagnetic) 


w 
1 


Bo kuat medan magnet tanpa inti besi (udara) 





a) Elektromagnetik 


Elektromagnet adalah prinsip pembangkitan magnet dengan 
menggunakan arus listrik. Aplikasi praktisnya kita temukan pada motor 
listrik, speaker, relay dsb. Sebatang kawat yang diberikan listrik DC 
arahnya meninggalkan kita (tanda silang), maka disekeliling kawat timbul 
garis gaya magnet melingkar, lihat gambar 5.5. Sedangkan gambar visual 
garis gaya magnet didapatkan dari serbuk besi yang ditaburkan disekeliling 


kawat beraliran listrik, seperti telah dijelaskan pada artikel sebelumnya. 


fa: Ka 


nm, P yna PA naa LE 3 
PJ enja denah MEA 2 
SA Pa anna 2 Png 

L res "smart 











Gambar 5.5 Prinsip Elektromagnetik 
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Sebatang kawat pada posisi vertikal diberikan arus listrik DC searah 
panah, maka arus menuju keatas arah pandang (tanda titik). Garis gaya 
magnet yang membentuk selubung berlapis lapis terbentuk sepanjang 
kawat. Garis gaya magnet ini tidak tampak oleh mata kita, cara melihatnya 
dengan serbuk halus besi atau kompas yang didekatkan dengan kawat 
penghantar tsb. Kompas menunjukkan bahwa arah garis gaya sekitar kawat 
melingkar. Arah medan magnet disekitar penghantar sesuai arah putaran 
sekrup (James Clerk Maxwell, 1831-1879). arah arus kedepan 
(meninggalkan kita) maka arah medan magnet searah putaran sekrup 
kekanan. 

Sedangkan bila arah arus kebelakang (menuju kita) maka arah 


medan magnet adalah ke kiri. 





Gambar 5.6 Garis magnet membentuk 


selubung seputar kawat berarus 





arah putaran 


Gambar 5.7 Prinsip Putaran Sekrup 
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Aturan sekrup mirip dengan hukum tangan kanan yang 
menggenggam, dimana arah ibu jari menyatakan arah arus listrik mengalir 
pada kawat. Maka keempat arah jari menyatakan arah dari garis gaya 
elektromagnet yang ditimbulkan. Arah aliran arus listrik DC pada kawat 
penghantar menentukan arah garis gaya elektromagnet. Arah arus listrik DC 
menuju kita (tanda titik pada penampang kawat), arah garis gaya 
elekttromagnet melingkar berlawanan arah jarum jam. Ketika arah arus 
listrik DC meninggalkan kita (tanda silang penampang kawat), garis gaya 
elekttromagnet yang ditimbulkan melingkar searah dengan jarum jam 


(sesuai dengan model mengencangkan sekrup). 


Makin besar intensitas arus yang mengalir semakin kuat 


medan  elektro-magnet yang mengelilingi sepanjang kawat tersebut. 





Gambar 5.8 Elektromagnetik sekeliling kawat 


Jika sebuah kawat penghantar berbentuk bulat dialiri arus listrik I 
sesuai arah panah, maka disekeliling kawat timbul garis gaya magnet yang 
arahnya secara gabungan membentuk kutub utara dan kutub selatan. Makin 
besar arus listrik yang melewati kawat, maka akan semakin kuat medan 


elektromagnetik yang ditimbulkannya. 


201 





Gambar 5.9 Kawat melingkar berarus membentuk kutub magnet 


Jika beberapa belitan kawat digulungkan membentuk sebuah coil 
atau lilitan, dan kemudian dipotong secara melintang maka arah arus ada 
dua jenis. Kawat bagian atas bertanda silang (meninggalkan kita) dan 


kawat bagian bawah bertanda titik (menuju kita). 





SOO0000000P 





Gambar 5.10 Belitan kawat membentuk kutub magnet 


b) Induksi Elektromagnetik 
Induksi elektromagnetik ialah gejala terjadinya arus listrik dalam 
suatu penghantar akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar kawat 


penghantar tersebut. Arus listrik yang terjadi disebut arus induksi atau arus 


imbas. 
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1. Gaya gerak listrik induksi 


a) Percobaan Faraday 





Gambar 5.11 Percobaan Faraday 


Sebuah kumparan yang kedua ujngnya dihubungkan dgn 
galvanometer digerakkan dalam medan magnet U.Selama kumparan tsb 
bergerak dalam medan magnet jarum galvanometer menyimpang dari 


kedudukan seimbangnya, ini berarti pada kumparan terjadi arus listrik. 


Ketika kumparan digerakkan keluar medan magnet jarum juga 


menyimpang, ini berarti bahawa arus kedua berlawanan arah dengan 
gerakan pertama.. 


Pada percobaan diatas dapat dikatakan bahwa pada ujung-ujung kumparan 
timbul gaya gerak listrik induksi (ggl - beda potensial). 


Gaya gerak listrik (GGL) induksi adalah energi (usaha) untuk 


memindahkan satu satuan muatan listrik yang dinyatakan sebagai berikut: 


Dimana: 


€E nd - gaya gerak listrik induksi (volt) 
| 


V 


panjang kawat konduktor (m) 


kecepatan gerak konduktor (m/dt) 
B  —- kuat medan magnet sekitar penghantar (Wb/m2) 
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b) Hukum Faraday 


Berdasarkan percobaan Faraday diketahui bahwa tegangan listrik 


yang diinduksikan oleh medan magnet bergantung pada tiga hal berikut: 


1. Jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar 


tegangan yang diinduksikan. 


2. Kecepatan gerakan medan magnet. Semakin cepat garis gaya magnet 


yang mengenai konduktor, semakin besar tegangan induksi. 


3. Jumlah garis gaya magnet. Semakin besar jumlah garis gaya magnet 


yang mengenai konduktor, semakin besar tegangan induksi. 





Banyaknya garis gaya magnet ( B ) yang dilingkupi oleh daerah abRO 
disebut fluks magnetic (b) 


b-B.A 


Bila perubahan fluks magnetik yang dilingkungi Af dalam waktu At, 


maka ggl induksi rata-rata selama selang waktu itu. 


La 
At 


Bila kawat penghantar berupa kumparan dengan N lilitan, maka ggl 


induksi yang terjadi: 
65 N— 
At 


Dengan: 


€ — ggl induksi (volt) 
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N — jumlah lilitan 


AP — cepat perubahan fluks (wb/s) 
Mt 


Contoh Soal 1 


Sepotong kawat bergerak dengan kecepatan 1 m/s memotong tegak 
lurus medan magnet homogen 0,5 wb/m?. Bila panjang kawat 10 cm, 


berapa ggl induksi yang terjadi pada kawat? 


Penyelesaian: 
v—im/s 
B — 0,5 wb/m? 


|I-10cm-0O,1m 


ditanya: € 

dijawab: End —-Biv 
--05xX0,1x1 
— - 0,05 volt 


Jadi ggl induksi yang terjadi besarnya 0,05 volt (dinyatakan positif) 


Contoh soal 2 


Sebuah kumparan mempunyai 600 lilitan. Fluks magnetic yang 
dikurungnya mengalami perubahan 5 x 10” selama 2 x 10” detik. Berapa 


ggl induksi yang terjadi pada kumparan? 
Penyelesaian : 

N — 600 lilitan 

Ab- 5x10” weber 


A 5-5 2x10” detik 
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2 ——300x5x10” 


mM 
| 

| 
la 
2 
s 

9 

S 


Ditanya: € 

dijawab: PAD 
Nt | 
“ni 
£ — 60020 | 
i 2x10 i 


Contoh soal 3 


Sebuah kawat berbentuk persegi panjang dengan luas 20 cm? 
diletakkan didalam medan magnet B — 10” tesla. Hitung fluks magnet pada 


kawat tersebut jika : 

a. B tegak lurus bidang kawat! 

b. B membentuk sudut 30” dengan bidang kawat! 
Penyelesaian: 

A - 20cm - 20x10” m 

B - 10” tesla 

Ditanya: a. bjika B tegak lurus 


b. djika B membentuk sudut 


Dijawab: 
a.p- Bx Asin90" Dg Ex Asin 
-102x20x10 xl! 510 x20x10” sin30 
-$ : 5 2x10” x0,5 
2x10 weber an : 
SE | 10” weber | 
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Contoh soal 4 


Sebuah transformator step down digunakan untuk mengubah 
tegangan dari 220 volt menjadi 24 volt. Bila jumlah lilitan primernya 275 


lilitan, berapa jumlah lilitan skundernya? 


Penyelesaian: 

V1 5 220 volt 

V» — 24 volt 

N, 5 2/5 lilitan 

Ditanya: N-? Dijawab: VON 
n NN, 
N, NN tan 
i 220 i 


Contoh soal 5: 


Sebuah transformator step down dengan efisiensi 80Yo mengubah 
tegangan 1000 volt menjadi 220 volt. Transformator tsb digunakan untuk 


menyalakan lampu 220: 40 watt. Berapa besar arus pada bagian primer? 


Penyelesaian: 
Pout 5 40 watt 
Vin 5 1000 volt 
Vout 5 220 volt 








nZ 80Yo 

Ditanya: Pi? 

Dijawab: Pa | Pe i 
P ie 
7 —- Out x100Y69 : La — in 
i Pin : | V, i 
Pp, — Low 10096: —- 0 : 
: 77 | 10000 i 
: : — A : 
—- 0 1004 | “na 
"8079 : 
'— 50 watt | 


na ad 








1. Kontaktor 


a) Pengertian 


Kontaktor (Magnetic Contactor) yaitu peralatan listrik yang bekerja 
berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada kontaktor terdapat 
sebuah belitan yang mana bila dialiri arus listrik akan timbul medan magnet 
pada inti besinya, yang akan membuat kontaknya tertarik oleh gaya magnet 
yang timbul tadi. Kontak Bantu NO (Normally Open) akan menutup dan 


kontak Bantu NC (Normally Close) akan membuka. 


Kontak pada kontaktor terdiri dari kontak utama dan kontak Bantu. 
Kontak utama digunakan untuk rangkaian daya sedangkan kontak Bantu 
digunakan untuk rangkaian kontrol. 

Didalam suatu kontaktor elektromagnetik terdapat kumparan utama 
yang terdapat pada inti besi. Kumparan hubung singkat berfungsi sebagai 
peredam getaran saat kedua inti besi saling melekat. 

Apabila kumparan utama dialiri arus, maka akan timbul medan 
magnet pada inti besi yang akan menarik inti besi dari kumparan hubung 
singkat yang dikopel dengan kontak utama dan kontak Bantu dari kontaktor 
tersebut. Hal ini akan mengakibatkan kontak utama dan kontak bantunya 
akan bergerak dari posisi normal dimana kontak NO akan tertutup 
sedangkan NC akan terbuka. Selama kumparan utama kontaktor tersebut 
masih dialiri arus, maka kontak-kontaknya akan tetap pada posisi 
operasinya. 

Apabila pada kumparan kontaktor diberi tegangan yang terlalu tinggi 
maka akan menyebabkan berkurangnya umur atau merusak kumparan 
kontaktor tersebut. Tetapi jika tegangan yang diberikan terlalu rendah maka 
akan menimbulkan tekanan antara kontak-kontak dari kontaktor menjadi 
berkurang. Hal ini menimbulkan bunga api pada permukaannya serta dapat 
merusak kontak-kontaknya. Besarnya toleransi tegangan untuk kumparan 
kontaktor adalah berkisar 85Yo - 110Yo dari tegangan kerja kontaktor. 

Kontaktor adalah jenis saklar yang bekerja secara magnetik yaitu 


kontak bekerja apabila kumparan diberi energi. The National Manufacture 
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Assosiation (NEMA) mendefinisikan kontaktor magnetis sebagai alat yang 
digerakan secara magnetis untuk menyambung dan membuka rangkaian 
daya listrik. Tidak seperti relay, kontaktor dirancang untuk menyambung 
dan membuka rangkaian daya listrik tanpa merusak. Beban-beban tersebut 
meliputi lampu, pemanas, transformator, kapasitor, dan motor listrik. 

Adapun peralatan elektromekanis jenis kontaktor magnet dapat dilihat pada 


gambar berikut : 





Gambar 5.12 Kontaktor 


b) Prinsip Kerja 


Sebuah kontaktor terdiri dari koil, beberapa kontak Normally Open 
( NO ) dan beberapa Normally Close ( NC ). Pada saat satu kontaktor 
normal, NO akan membuka dan pada saat kontaktor bekerja, NO akan 
menutup. Sedangkan kontak NC sebaliknya yaitu ketika dalam keadaan 
normal kontak NC akan menutup dan dalam keadaan bekerja kontak NC 
akan membuka. Koil adalah lilitan yang apabila diberi tegangan akan terjadi 
magnetisasi dan menarik kontak-kontaknya sehingga terjadi perubahan atau 
bekerja. Kontaktor yang dioperasikan secara elektromagnetis adalah salah 
satu mekanisme yang paling bermanfaat yang pernah dirancang untuk 
penutupan dan pembukaan rangkaian listrik maka gambar prinsip kerja 


kontaktor magnet dapat dilihat pada gambar berikut : 





bs 


Gambar 5.13 Prinsip Kerja Kontaktor 
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Kontaktor termasuk jenis saklar motor yang digerakkan oleh magnet 
seperti yang telah dijelaskan di atas. Bila pada jepitan a dan b kumparan 
magnet diberi tegangan, maka magnet akan menarik jangkar sehingga 
kontak-kontak bergerak yang berhubungan dengan jangkar tersebut ikut 
tertarik. Tegangan yang harus dipasangkan dapat tegangan bolak balik (AC) 
maupun tegangan searah (DC), tergantung dari bagaimana magnet tersebut 
dirancangkan. Untuk beberapa keperluan digunakan juga kumparan arus 
(bukan tegangan), akan tetapi dari segi produksi lebih disukai kumparan 
tegangan karena besarnya tegangan umumnya sudah dinormalisasi dan 


tidak tergantung dari keperluan alat pemakai tertentu. 


c) Karakteristik 

Spesifikasi kontaktor magnet yang harus diperhatikan adalah 
kemampuan daya kontaktor ditulis dalam ukuran Watt / KW, yang 
disesuaikan dengan beban yang dipikul, kemampuan menghantarkan arus 
dari kontak - kontaknya, ditulis dalam satuan ampere, kemampuan 
tegangan dari kumparan magnet, apakah untuk tegangan 127 Volt atau 220 
Volt, begitupun frekuensinya, kemampuan melindungi terhadap tegangan 
rendah, misalnya ditulis & 20 Yo dari tegangan kerja. Dengan demikian dari 
segi keamanan dan kepraktisan, penggunaan kontaktor magnet jauh lebih 


baik dari pada saklar biasa. 


d) Aplikasi 
Keuntungan penggunaan kontaktor magnetis sebagai pengganti 
peralatan kontrol yang dioperasikan secara manual meliputi hal : 

a. Pada penangan arus besar atau tegangan tinggi, sulit untuk 
membangun alat manual yang cocok. Lebih dari itu, alat seperti itu 
besar dan sulit mengoperasikannya. Sebaliknya, akan relatif 
sederhana untuk membangun kontaktor magnetis yang akan 
menangani arus yang besar atau tegangan yang tinggi, dan alat 
manual harus mengontrol hanya kumparan dari kontaktor. 

b. Kontaktor memungkinkan operasi majemuk dilaksanakan dari satu 
operator (satu lokasi) dan diinterlocked untuk mencegah kesalahan 


dan bahaya operasi. 
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c. Pengoperasian yang harus diulang beberapa kali dalam satu jam, 
dapat digunakan kontaktor untuk menghemat usaha. Operator 
secara sederhana harus menekan tombol dan kontaktor akan 
memulai urutan event yang benar secara otomatis. 

d. Kontaktor dapat dikontrol secara otomatis dengan alat pilot atau 
sensor yang sangat peka. 

e. Tegangan yang tinggi dapat diatasi oleh kontaktor dan menjauhkan 
seluruhnya dari operator, sehingga meningkatkan keselamatan / 
keamanan instalasi. 

f. Dengan menggunakan kontaktor peralatan kontrol dapat 
dipasangkan pada titik-titik yang jauh. Satu-satunya ruang yang 
diperlukan dekat mesin adalah ruangan untuk tombol tekan. 
g.Dengan kontaktor, kontrol otomatis dan semi otomatis mungkin 
dilakukan dengan peralatan seperti kontrol logika yang dapat 


diprogram seperti Programmable Logic Controller (PLC). 


Komponen penting pada kontaktor (Magnetic Contactor ) : 

a. kumparan magnit (coil) dengan simbol Al - A2 yang akan bekerja bila 
mendapat sumber tegangan listrik. 

b. kontak utama terdiri dari simbol angka : 1,2,3,4,5, dan 6. 

c. kontak bantu biasanya tediri dari simbol angka 11,12,13,14, ataupun 
angka 21,22,23,24 dan juga angka depan seterusnya tetapi angka 
belakang tetap dari 1 sampai 4. 

Jenis kontaktor magnit (Magnetic Contactor) ada 3 macam : 

a. kontaktor magnit utama 

b. kontaktor magnit bantu 

Cc. kontaktor magnit kombinasi 
Magnetic Contactor (MC) adalah sebuah komponen yang berfungsi 

sebagai penghubung/kontak dengan kapasitas yang besar dengan 
menggunakan daya minimal. Dapat dibayangkan MC adalah relay dengan 
kapasitas yang besat. Umumnya MC terdiri dari 3 pole kontak utama dan 
kontak bantu (aux. contact). Untuk menghubungkan kontak utama hanya 
dengan cara memberikan tegangan pada koil MC sesuai 
spesifikasinya.Komponen utama sebuah MC adalah koil dan kontak utama. 


Koil dipergunakan untuk menghasilkan medan magnet yang akan menarik 
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kontak utama sehingga terhubung pada masing masing pole.Magnetic 
Contactor atau Kontaktor AC, perangkat pengendalian otomatis, sangat 
cocok untuk menggunakan di sirkuit sampai tegangan maksimal 690v 50Hz 
atau 60Hz dan arus sampai /80A dari 6A dalam penggunaannya kontaktor 
dengan struktur lebih simple / kompak, ukuran kecil dan ringan, secara luas 
diaplikasikan dalam rangkaian pengendalian, terutama mengendalikan 
motor atau perangkat listrik lainnya.Untuk aplikasi yang lebih, MC 
mempunyai beberapa accessories. Dan yang paling banyak dipergunakan 
adalah kontak bantu. Jika kontak bantu yang telah tersedia kurang bisa 
dilakukan penambahan di samping atau depan. Pneumatic Timer juga sering 
dipakai dalam wiring sebuah system, misalnya pada Star Delta Starter. 
Relay dianalogikan sebagai pemutus dan penghubung seperti halnya 
fungsi pada tombol (Push Button) dan saklar (Switch)., yang hanya bekerja 
pada arus kecil 1A s/d 5A. Sedangkan Kontaktor dapat di analogikan juga 
sebagai sebagai Breaker untuk sirkuit pemutus dan penghubung tenaga 
listrik pada beban. Karena pada Kontaktor, selain terdapat kontak NO dan 
NC juga terdapat 3 buah kontak NO utama yang dapat menghubungkan arus 
listrik sesuai ukuran yang telah ditetapkan pada kontaktor tersebut. 
Misalnya 10A, 15A, 20A, 30A, 50Amper dan seterusnya. Seperti pada 


gambar dibawah ini. 


SN 
BP IE em ai oma ebi 


1 me No : : 

k- FP samapai sai iii 
B aa “5 

Ai SER ai 

FA ea pap en pain 

u ani angin mamak ka ia 

| jar Tara 

i 


— 
B5 ia men Dom 





. 
KL kiki Lb 
Pa “HH er Da: 
PA Seri aa Maap 


Gambar 5.14 Cara Kerja Kontaktor 
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Gambar 5.15 Gambar Kontak MC 
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Gambar 5.16 Cara Kerja MC 
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Gambar 5.17 Contoh Rangkaian Penggunaan MC 
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2. Transformator 


Transformator atau lebih dikenal dengan nama “transformer" atau 
“trafo” sejatinya adalah suatu peralatan listrik yang mengubah daya listrik 
AC pada satu level tegangan yang satu ke level tegangan berdasarkan 
prinsip induksi elektromagnetik tanpa merubah frekuensinya. Tranformator 
biasa digunakan untuk mentransformasikan tegangan (menaikkan atau 
menurunkan tegangan AC). Selain itu, transformator juga dapat digunakan 
untuk sampling tegangan, sampling arus, dan juga mentransformasi 
impedansi. Transformator terdiri dari dua atau lebih kumparan yang 
membungkus inti besi feromagnetik. 

Kumparan-kumparan tersebut biasanya satu sama lain tidak 
dihubungkan secara langsung, yang satu dihubungkan dengan sumber 
listrik AC (kumparan primer) dan kumparan yang lain mensuplai listrik ke 
beban (kumparan sekunder). Bila terdapat lebih dari dua kumparan maka 


kumparan tersebut akan disebut sebagai kumparan tersier, kuarter, dst. 
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Gambar 5.18 Tranformator Gambar 5.19 Kumparan 


Transformator bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Ketika 
Kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, 
perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan perubahan 
medan magnet. Medan magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti 
besi. Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan 
oleh arus listrik yang melalui kumparan, sehingga fluks magnet yang 
timbulkan akan mengalir ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung- 


ujung kumparan sekunder akan timbul ggl induksi. Efek ini dinamakan 
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induktansi timbal-balik (mutual inductance). Bila pada rangkaian sekunder 
ditutup (rangkaian beban) maka akan mengalir arus pada kumparan 
sekunder. Jika efisiensi sempurna (100Y6), semua daya pada lilitan primer 
akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. 

Bagian utama transformator adalah dua buah kumparan yang 
keduanya dililitkan pada sebuah inti besi lunak. Kedua kumparan tersebut 
memiliki jumlah lilitan yang berbeda. Kumparan yang dihubungkan dengan 
sumber tegangan AC disebut kumparan primer, sedangkan kumparan yang 
lain disebut kumparan sekunder. 

Jika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan AC 
(dialiri arus listrik AC), besi lunak akan menjadi elektromagnet. Karena arus 
yang mengalir tersebut adalah arus AC, garis-garis gaya elektromagnet 
selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, garis-garis gaya yang dilingkupi oleh 
kumparan sekunder juga berubah-ubah. Perubahan garis gaya itu 
menimbulkan GGL induksi pada kumparan sekunder. Hal itu menyebabkan 


pada kumparan sekunder mengalir arus AC (arus induksi). 


a. Prinsip Kerja Tranformator 

Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. 
Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan 
fluks magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. 
Fluks bolak-balik ini menginduksikan GGL dalam lilitan sekunder. Jika 
efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke 


lilitan sekunder. 
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Gambar 5.20 Prinsip Kerja Transformator 


215 





b. Komponen Transformator 


Komponen transformator terdiri dari dua bagian, yaitu peralatan 


utama dan peralatan bantu. Peralatan utama transformator terdiri dari: 
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Gambar 5.21 Komponen Transformator 


1) Kumparan Trafo 
Kumparan trafo terdiri dari beberapa lilitan kawat tembaga yang dilapisi 
dengan bahan isolasi (karton, pertinax, dll) untuk mengisolasi baik 
terhadap inti besi maupun kumparan lain. . Untuk trafo dengan daya 


besar lilitan dimasukkan dalam minyak trafo sebagai media pendingin. 
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Gambar 5.22 Trafo Daya Besar 


Banyaknya lilitan akan menentukan besar tegangan dan arus yang 
ada pada sisi sekunder.Kadang kala transformator memiliki 
kumparan tertier. Kumparan tertier diperlukan untuk memperoleh 
tegangan tertier atau untuk kebutuhan lain. Untuk kedua keperluan 
tersebut, kumparan tertier selalu dihubungkan delta. Kumparan 
tertier sering juga untuk dipergunakan penyambungan peralatan 
bantu seperti kondensator synchrone, kapasitor shunt dan reactor 


shunt. 
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2) Inti Besi: 
Dibuat dari lempengan-lempengan feromagnetik tipis yang berguna 
untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang 
melalui kumparan. Inti besi ini juga diberi isolasi untuk mengurangi 
panas (sebagai rugi-rugi besi) yang ditimbulkan oleh arus eddy “Eddy 
Current”. 
3) Minyak Trafo: 
Berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Minyak trafo mempunyai 
sifat media pemindah panas (disirkulasi) dan mempunyai daya tegangan 
tembus tinggi. Pada power transformator, terutama yang berkapasitas 
besar, kumparan-kumparan dan inti besi transformator direndam dalam 
minyak-trafo. Syarat suatu cairan bisa dijadikan sebagai minyak trafo 
adalah sebagai berikut: 
a) Ketahanan isolasi harus tinggi ( -»10kV/mm ) 
b) Berat jenis harus kecil, sehingga partikel-partikel inert di dalam 
minyak dapat mengendap dengan cepat 
c) Viskositas yang rendah agar lebih mudah bersirkulasi dan 
kemampuan pendinginan menjadi lebih baik 


d) Titik nyala yang tinggi, tidak mudah menguap yang dapat 


Ne 


membahayakan 
e) Tidak merusak bahan isolasi padat 


f) Sifat kimia yang stabil 


Table 8.1 
Penggunaan Minyak Trafo: 
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4) Bushing 


Sebuah konduktor (porselinh yang menghubungkan kumparan 


transformator dengan jaringan luar. Bushing diselubungi dengan suatu 
isolator dan berfungsi sebagai konduktor tersebut dengan tangki 
transformator. Selain itu juga bushing juga berfungsi sebagai pengaman 


hubung singkat antara kawat yang bertegangan dengan tangki trafo. 





Gambar 5.23 Konduktor (Porselin) 


5) Tangki dan Konservator (khusus untuk transformator basah): 


Pada umumnya bagian-bagian dari trafo yang terendam minyak trafo 
ditempatkan di dalam tangki baja. Tangki trafo-trafo distribusi umumnya 
dilengkapi dengan sirip-sirip pendingin ( cooling fin ) yang berfungsi 
memperluas permukaan dinding tangki, sehingga penyaluran panas 
minyak pada saat konveksi menjadi semakin baik dan efektif untuk 
menampung pemuaian minyak trafo, tangki dilengkapi dengan 


konservator. 





Gambar 5.24 Tangki dan Konservator 
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c. Jenis-jenis Transformator 


3 


Gambar 5.25 lambang transformator step-up 


1) Transformator Step-Up 


Transformator step-up adalah transformator yang memiliki lilitan 
sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi 
sebagai penaik tegangan. Transformator ini biasa ditemui pada 
pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan 
generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi 
jarak jauh. 
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Gambar 5.26 Transformator Step Up 


2) Transformator Step-Down 





Gambar 5.27 Lambang Transformator Step-Down 
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Step-down transformer 
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Gambar 5.28 Transformator Step-Down 


Transformator step-down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada 
lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. 


Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor 


AC-DC. 


3) Autotransformator 
Gambar 5.29 Lambang Autotransformator 


Transformator jenis ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut 
secara listrik, dengan sadapan tengah. Dalam transformator ini, 
sebagian lilitan primer juga merupakan lilitan sekunder. Fasa arus dalam 
lilitan sekunder selalu berlawanan dengan arus primer, sehingga untuk 
tarif daya yang sama lilitan sekunder bisa dibuat dengan kawat yang 
lebih tipis dibandingkan transformator biasa. Keuntungan dari 
autotransformator adalah ukuran fisiknya yang kecil dan kerugian yang 
lebih rendah daripada jenis dua lilitan. Tetapi transformator jenis ini 
tidak dapat memberikan isolasi secara listrik antara lilitan primer dengan 
lilitan sekunder. Selain itu, autotransformator tidak dapat digunakan 
sebagai penaik tegangan lebih dari beberapa kali lipat (biasanya tidak 
lebih dari 1,5 kali) 
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4) Autotransformator variabel 











Gambar 5.30 Skema Autotransformator Variabel 


Autotransformator variabel sebenarnya adalah autotransformator 
biasa yang sadapan tengahnya bisa diubah-ubah, memberikan 


perbandingan lilitan primer-sekunder yang berubah-ubah. 


5) Transformator isolasi 
Transformator isolasi memiliki lilitan sekunder yang berjumlah sama 
dengan lilitan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan 
tegangan primer. Tetapi pada beberapa desain, gulungan sekunder 
dibuat sedikit lebih banyak untuk mengkompensasi kerugian. 
Transformator seperti ini berfungsi sebagai isolasi antara dua kalang. 
Untuk penerapan audio, transformator jenis ini telah banyak 


digantikan oleh kopling kapasitor. 


6) Transformator pulsa 
Transformator pulsa adalah transformator yang didesain khusus 
untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Transformator jenis ini 
menggunakan material inti yang cepat jenuh sehingga setelah arus 
primer mencapai titik tertentu, fluks magnet berhenti berubah. 
Karena GGL induksi pada lilitan sekunder hanya terbentuk jika terjadi 
perubahan fluks magnet, transformator hanya memberikan keluaran 


saat inti tidak jenuh, yaitu saat arus pada lilitan primer berbalik arah. 


7) Transformator tiga fasa 
Transformator tiga fasa sebenarnya adalah tiga transformator yang 


dihubungkan secara khusus satu sama lain. Lilitan primer biasanya 
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dihubungkan secara bintang (Y) dan lilitan sekunder dihubungkan 


secara delta (A). 


d. Peralatan Bantu Transformator 

Adapun peralatan bantu transformator terdiri dari: 

1) Peralatan Pendingin : pada inti besi dan kumparan-kumparan akan 
timbul panas akibat rugi-rugi besi dan rugi-rugi tembaga. Bila panas 
tersebut mengakibatkan kenaikan suhu yang berlebihan, akan 
merusak isolasi di dalam trafo, maka untuk mengurangi kenaikan 
suhu yang berlebihan tersebut trafo perlu dilengkapi dengan sistem 
pendingin untuk menyalurkan panas keluar trafo. Media yang 
digunakan pada sistem pendingin dapat berupa: udara/gas, minyak 
dan air. 

2) Tap Changer, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk merubah 
kedudukan tap (sadapan) dengan maksud mendapatkan tegangan 
keluaran yang stabil walaupun beban berubah-ubah. Tap changer 
selalu diletakkan pada posisi tegangan tinggi dari trafo pada posisi 
tegangan tinggi. Tap changer dapat dilakukan baik dalam keadaan 
berbeban (on-load) atau dalam keadaan tak berbeban (off load), 
tergantung jenisnya. 

3) Peralatan Proteksi: peralatan yang mengamankan trafo terhadap 
bahaya fisis, elektris maupun kimiawi. Yang termasuk peralatan 
proteksi transformator antara lain sebagai berikut: 

e Rele Bucholz: yaitu peralatan rele yang dapat mendeteksi dan 
mengamankan terhadap gangguan di dalam trafo yang 
menimbulkan gas. Di dalam transformator, gas mungkin dapat 
timbul akibat hubung singkat antar lilitan (dalam phasa/ antar 
phasa), hubung singkat antar phasa ke tanah, busur listrik 
antar laminasi, atau busur listrik yang ditimbulkan karena 
terjadinya kontak yang kurang baik. 

se Rele tekanan lebih: peralatan rele yang dapat mendeteksi 
gangguan pada transformator bila terjadi kenaikan tekanan gas 
secara tiba-tiba dan an langsung mentripkan CB pada sisi 


upstream-nya. 
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e Rele diferensial: rele yang dapat mendeteksi terhadap 
gangguan transformator apabila terjadi flash over antara 
kumparan dengan kumparan, kumparan dengan tangki atau 
belitan dengan belitan di dalam kumparan ataupun antar 
kumparan. 

« Rele beban lebih: rele ini berfungsi untuk mengamankan trafo 
terhadap beban yang berlebihan dengan menggunakan sirkit 
simulator yang dapat mendeteksi lilitan trafo yang kemudian 
apabia terjadi gangguan akan membunyikan alarm pada tahap 
pertama dan kemudian akan menjatuhkan PMT. 

.e Rele arus lebih: rele ini berfungsi untuk mengamankan 
transformator terhadap gangguan hubunga singkat antar fasa 
didalam maupun diluar daerah pengaman trafo, juga 
diharapkan rele ini mempunyai sifat komplementer dengan rele 
beban lebih. Rele ini juga berfungsi sebagai cadangan bagi 
pengaman instalasi lainnya. Arus berlebih dapat terjadi karena 
beban lebih atau gangguan hubung singkat. 

»e Rele fluks lebih: rele ini berfungsi untuk mengamankan 
transformator dengan mendeteksi besaran fluksi atau 
perbandingan tegangan dan frekwensi. 

« Rele tangki tanah: rele ini berfungsi untuk mengamankan 
transformator bila terjadi hubung singkat antara bagian yang 
bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan pada 
transformator. 

« Rele gangguan tanah terbatas: rele ini berfungsi untuk 
mengamankan transformator terhadap gangguan tanah 
didalam daerah pengaman transformator khususnya untuk 
gangguan di dekat titik netral yang tidak dapat dirasakan oleh 
rele diferential. 

» Rele termis: rele ini berfungsi untuk mengamankan 
transformator dari kerusakan isolasi kumparan, akibat adanya 
panas lebih yang ditimbulkan oleh arus lebih. Besaran yang 


diukur di dalam rele ini adalah kenaikan temperatu 
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4) Peralatan Pernapasan (Dehydrating Breather): ventilasi udara yang 
berupa saringan silikagel yang akan menyerap uap air. Karena 
pengaruh naik turunnya beban trafo maupun suhu udara luar, maka 
suhu minyakpun akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila 
suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara di 
atas permukaan minyak keluar dari dalam tangki, sebaliknya bila 
suhu minyak turun, minyak menyusut maka udara luar akan masuk 
ke dalam tangki. Kedua proses di atas disebut pernapasan trafo. 
Permukaan minyak trafo akan selalu bersinggungan dengan udara 
luar yang menurunkan nilai tegangan tembus minyak trafo, maka 
untuk mencegah hal tersebut, pada ujung pipa penghubung udara 
luar dilengkapi tabung berisi kristal zat hygroskopis. 

5) Indikator: untuk mengawasi selama transformator beroperasi, maka 
perlu adanya indikator pada transformator yang antara lain sebagai 
berikut: 

o Indikator suhu minyak 
o Indikator permukaan minyak 
o Indikator sistem pendingin 


o indikator kedudukan tap 


e. Perwatan dan pemantauan Transformator 
Dengan melakukan perawatan secara berkala dan pemantauan 
kondisi transformator pada saat beroperasi akan banyak keuntungan yang 
didapat, antara lain: 
1) Meningkatkan keandalan dari transformator tersebut. 
2) Memperpanjang masa pakai. 
3) Jika masa pakai lebih panjang, maka secara otomatis akan dapat 
menghemat biaya penggantian unit transformator. 
Adapun langkah-langkah perawatan dari transformator, antara lain adalah: 
1) Pemeriksaan berkala kualitas minyak isolasi. 
2) Pemeriksaan/pengamatan berkala secara langsung (Visual Inspection) 
3) Pemeriksaan-pemeriksaan secara teliti (overhauls) yang terjadwal 
Pada saat transformator beroperasi ada beberapa pemeriksaan dan analisa 


yang harus dilakukan, antara lain: 
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1) Pemeriksaan dan analisa minyak isolasi transformator, meliputi: 

e Tegangan tembus (breakdown voltage) Analisa gas terlarut (dissolved 
gas analysis, DGA) 

e Analisa minyak isolasi secara menyeluruh (sekali setiap 10 tahun) 

e Pemeriksaan dan analisa kandungan gas terlarut (Dissolved gas 
analysis, DGA), untuk mencegah terjadinya:(partial) discharges, 
Kegagalan thermal (thermal faults), Deteriorasi / pemburukan kertas 
isolasi/laminasi. 

e Pemeriksaan dan analisa minyak isolasi secara menyeluruh, meliputi: 
power factor (cf. Tan 0), kandungan air (water content), 
neutralisation number, interfacial tension, furfural analysis dan 
kandungan katalisator negatif (inhibitor content) 

2) Pengamatan dan Pemeriksaan Langsung (Visual inspections) 
e Kondisi fisik transformator secara menyeluruh. 
e Alat-alat ukur, relay, saringan/filter dll. 
e« Pemeriksaan dengan menggunakan sinar infra-merah (infrared 
monitoring), setiap 2 tahun. 
3) Karakteristik Akibat Kegagalan Gas 


Jenis Kegagalan Unsur Gas yang timbul 

Partial Discharge : Hydrogen (H2) 

Busur api/ Arching : Asethylene (C2H2 ) 

Kegagalan Thermal : Carbon Hydrides ( CH41 C2H41 C2H6) 

Kegagalan Kertas : Carbon Monoxide dan dioxide (CO1 
CO2) 


4) Tindakan yang biasa dilakukan pada saat Pemeriksaan Teliti (Overhaul) 
a. Perawatan dan pemeriksaan ringan (Minor overhaul), setiap 3 atau 6 
tahun. 
- on-load tap changers 
- oil filtering dan vacuum treatment 
-  relays dan auxiliary devices. 
b. Perawatan dan pemeriksaan teliti (Major overhaul) 
- secara teknis setidaknya 1 kali selama masa pakai. 
- pembersihan, pengencangan kembali dan pengeringan. 
c. Analisa kimia 


- analisa kertas penyekat/laminasi (sekali setiap 10 tahun) 
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d. Pengujian listrik (Electrical Test) untuk peralatan: 
- power transformer 
- bushings 
-  Transformator ukur (measurement transformator) 
- breaker capacitors 
Pengujian listrik (electrical test) dilakukan setidaknya setiap 6 - 9 
tahun. Pengujian yang dilakukan meliputi: 
6» Doble measurements 
e PD-measurement 
e Freguency Responce Analysis, FRA 
e voltage tests 
Penyebab Hubung Singkat didalam Transformator, antara lain: 
e Gangguan hubung singkat antar lilitan karena rusaknya 
laminasi. 
e Perubahan kandungan gas H2, CH4, CO, C2H4 dan C2H2 


3. SOLENOID 


Solenoid adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik 
menjadi energi mekanik, yang muncul dalam bentuk gerak lurus. Solenoid 
berbentuk kumparan yang dialiri arus. Arus yang lewat dalam kumparan 
menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan. Kuat medan magnet 
dapat diperbesar dengan menyisipkan inti besi lunak dalam kumparan. Bila 
arus lewat gulungan, maka inti besi lunak menjadi magnet. Oleh karena itu 


solenoid disebut juga elektromagnetik. 


Kumparan solenoid biasanya dililitkan pada selongsong non logam. 
Waktu arus listrik mengalir lewat kumparan dalam solenoid, medan magnet 
yang dihasilkan menekan inti besi ke pusat kumparan. Gaya tarik yang 
dialami inti besi ini menghasilkan gerak lurus. Gerak mekanis ini dapat 
dipakai untuk menggerakakkan katup dan saklar. Juga mungkin dipakai 
dalam rangkaian control jarak jauh untuk membuka pintu atau sebuah 


kontrol otomatis. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.31. 
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Gambar 5.31 Solenoid 
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Gambar 5.32 Kran solenoid 
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Gambar 5.33 Pemasangan kran solenoid 
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Gambar 5.34 Kran kontrol direksional 
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Gambar 5.35 Aplikasi kran kontrol direksional 
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4. Aktuator 


Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau 
mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan 
menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, 
yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram di 
antaranya mikrokontroler. Aktuator adalah elemen yang mengkonversikan 
besaran listrik analog menjadi besaran lainnya misalnya kecepatan putaran 
dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya 
gerakan sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Untuk 
meningkatkan tenaga mekanik aktuator ini dapat dipasang sistem gearbox. 
Aktuator dapat melakukan hal tertentu setelah mendapat perintah dari 
kontroller. Misalnya pada suatu robot pencari cahaya, jika terdapat cahaya, 
maka sensor akan memberikan informasi pada kontroller yang kemudian 
akan memerintah pada aktuator untuk bergerak mendekati arah sumber 


cahaya. 





Gambar 5.36 Aktuator 


Aktuator dalam perspektif kontrol dapat dikatakan sebagai : 
e Aktuator : Pintu kendali ke sistem 
e Aktuator : Pengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik 
e Batasan aktuator riil : Sinyal kemudi terkesil, saturasi. 
Fungsi aktuator adalah sebagai berikut. 
# Penghasil gerakan 


e Gerakan rotasi dan translasi 
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Mayoritas aktuator » motor based 
Aktuator dalam simulasi cenderung dibuat linier 


Aktuator riil cenderung non-linier 


Jenis tenaga penggerak pada aktuator 


Aktuator tenaga elektris, biasanya digunakan solenoid, motor arus 
searah (Mesin DC). Sifat mudah diatur dengan torsi kecil sampai 
sedang 

Aktuator tenaga hidrolik, torsi yang besar konstruksinya sukar. 
Aktuator tenaga pneumatik, sukar dikendalikan. 


Aktuator lainnya: piezoelectric, magnetic, ultra sound. 


Tipe aktuator elektrik adalah sebagai berikut: 


f. 


D Aa D 0 gu 


Solenoid. 

Motor stepper. 

Motor DC. 

Brushless DC-motors. 
Motor Induksi. 


Motor Sinkron. 


Keunggulan aktuator elektrik adalah sebagai berikut: 


DA MD D0 an cc u 


. Mudah dalam pengontrolan 


. Mulai dari mW sampai MW. 


Berkecepatan tinggi, 1000 -— 10.000 rpm. 


. Banyak macamnya. 


. Akurasi tinggi 


Torsi ideal untuk pergerakan. 


. Efisiensi tinggi 


Motor Stepper 


Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan 


mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper 


bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena 


itu, 


untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor 


stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Penggunaan motor 


stepper memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penggunaan 


motor DC biasa. Keunggulannya antara lain adalah : 
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Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga 
lebih mudah diatur. 

Motor dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai 
bergerak 

Posisi dan pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi 
Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik 
(perputaran) 

Sangat realibel karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan 
rotor seperti pada motor DC 

Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat 
dikopel langsung ke porosnya 

Frekuensi perputaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah 
pada range yang luas. 

Pada dasaranya terdapat 3 tipe motor stepper yaitu: 


1) Motor stepper tipe Variable reluctance (VR) 

Motor stepper jenis ini telah lama ada dan merupakan jenis motor 
yang secara struktural paling mudah untuk dipahami. Motor ini terdiri atas 
sebuah rotor besi lunak dengan beberapa gerigi dan sebuah lilitan stator. 
Ketika lilitan stator diberi energi dengan arus DC, kutub-kutubnya menjadi 
termagnetasi. Perputaran terjadi ketika gigi-gigi rotor tertarik oleh kutub- 
kutub stator. Berikut ini adalah penampang melintang dari motor stepper 


tipe variable reluctance (VR): 





Gambar /.37 Penampang melintang 
dari motor stepper tipe variable reluctance (VR) 
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2) Motor stepper tipe Permanent Magnet (PM) 

Motor stepper jenis ini memiliki rotor yang berbentuk seperti kaleng 
bundar (tin can) yang terdiri atas lapisan magnet permanen yang diselang- 
seling dengan kutub yang berlawanan (perhatikan gambar 2.9). Dengan 
adanya magnet permanen, maka intensitas fluks magnet dalam motor ini 
akan meningkat sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar. Motor 
jenis ini biasanya memiliki resolusi langkah (step) yang rendah yaitu antara 
7,5" hingga 15! per langkah atau 48 hingga 24 langkah setiap putarannya. 
Berikut ini adalah ilustrasi sederhana dari motor stepper tipe permanent 


magnet: 





Gambar 5.38 Ilustrasi sederhana dari 
motor stepper tipe permanent magnet (PM) 


3) Motor stepper tipe Hybrid (HB) 

Motor stepper tipe hibrid memiliki struktur yang merupakan kombinasi 
dari kedua tipe motor stepper sebelumnya. Motor stepper tipe hibrid 
memiliki gigi-gigi seperti pada motor tipe VR dan juga memiliki magnet 
permanen yang tersusun secara aksial pada batang porosnya seperti motor 
tipe PM. Motor tipe ini paling banyak digunkan dalam berbagai aplikasi 
karena kinerja lebih baik. Motor tipe hibrid dapat menghasilkan resolusi 
langkah yang tinggi yaitu antara 3,6" hingga 0,9” per langkah atau 100-400 
langkah setiap putarannya. Berikut ini adalah penampang melintang dari 


motor stepper tipe hibrid: 


235 





Gambar 5.39 Penampang melintang dari motor stepper tipe hibrid 


Berdasarkan metode perancangan rangkain pengendalinya, motor 
stepper dapat dibagi menjadi jenis unipolar dan bipolar. Rangkaian 
pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dirancang karena hanya 
memerlukan satu switch / transistor setiap lilitannya. Untuk menjalankan 
dan menghentikan motor ini cukup dengan menerapkan pulsa digital yang 
hanya terdiri atas tegangan positif dan nol (ground) pada salah satu 
terminal lilitan (wound) motor sementara terminal lainnya dicatu dengan 
tegangan positif konstan (Vv) pada bagian tengah (center tap) dari lilitan 


(perhatikan gambar 5.40). 





Stator A 
Stator B 

0 0) Ig So 

Phase B v,, Phase B 


Gambar 5.40 Motor stepper dengan lilitan unipolar 


Untuk motor stepper dengan lilitan bipolar, diperlukan sinyal pulsa 


yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Jadi pada setiap 
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terminal lilitan (A & B) harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun 
dari positif ke negatif dan sebaliknya (perhatikan gambar 5.41). Karena itu 
dibutuhkan rangkaian pengendali yang agak lebih kompleks daripada 
rangkaian pengendali untuk motor unipolar. Motor stepper bipolar memiliki 
keunggulan dibandingkan dengan motor stepper unipolar dalam hal torsi 


yang lebih besar untuk ukuran yang sama. 





Phase B 
Gambar 5.41 Motor stepper dengan lilitan bipolar 


Pengendali Motor Stepper 

Berikut ini akan diberikan contoh perancangan dan perhitungan 
rangkaian pengendali motor stepper sederhana. Motor stepper yang 
digunkan pada contoh ini bertipe hibrid unipolar, memiliki empat fasa dan 
panjang langkah sebesar 1,8” per langkahi. Motor diharapkan dapat 
berputar dalam dua arah dan memiliki dua kecepatan. Karena itu diperlukan 
pengendali motor stepper yang memiliki empat keluaran pulsa dengan 
kemampuan dua arah perputaran dan dua macam frekuensi pulsa guna 
mengatur kecepatan motor. 

Rangkaian pengendali motor stepper (stepper motor driver) 
menggunakan komponen utama berupa sebuah IC logika XOR (74LS86) dan 
sebuah IC JK flip-flop (74LS76). Rangkain dengan kedua IC tersebut 
berfungsi untuk menghasilkan empat pulsa keluaran berurutan yang dapat 
berbalik urutannya dengan menerapkan logika tertentu pada rangkaian. 
Rangkaian tersebut memerlukan pulsa clock untuk dapat beroperasi. 
Sebagai sumber clock digunkan rangkaian berbasis IC timer 555. Rangkain 


pembangkit clock ini dapat menghasilkan dua macam frekuensi pulsa 
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keluaran guna mendukung dua kecepatan motor stepper. Kemudian untuk 
mendukung pulsa-pulsa dengan arus besar (sekitar 1 - 3 A) digunakan 
transistor daya NPN tipe TIP31 sebagai solid state switch. Untuk lebih 
jelasnya perhatikanlah rangkaian utama dari pengendali motor stepper di 


bawah ini (gambar 5.42): 


PHASE1 
» 


PHASE2 
kl 


PHASE3 
. 


PHASE4 
tu 





Gambar 5.42 skema rangkaian pengendali motor steppper 


Gambar 5.42 di atas adalah skema rangkaian pengendali motor 
stepper yang dapat bergerak ke dua arah. Keluaran pengendali motor 
stepper ini ada empat (pena 15, 14, 11, 10 dari IC 7/4LS76). Pena-pena 
tersebut akan menghasilkan pulsa yang dapat menggerakkan motor stepper. 
Berikut ini adalah ilustrasi struktur motor stepper sederhana dan pulasa 


yang dibutuhkan untuk menggerakkannya: 





Gambar 5.43 (a) bentuk pulsa keluaran dari pengendali motor stepper (b) 
penerapan pulsa pengendali pada motor stepper dan arah putaran yang bersesuaian 
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Arah putaran motor dapat diatur dengan mengatur kondisi logika 
masukan pada pena 13 dari IC /4LS86. Jika diterapkan logika O, maka 
motor akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam (counter clock 
wise) sedangkan jika diterapkan logika 1, maka motor akan berputar dengan 
arah sesuai dengan ajah jarum jam (clockwise). Gambar 5.43a di atas 
adalah contoh bentuk pulsa keluaran yang menggerakkan motor stepper 
pada arah sesuai dengan jarum jam (clockwise) (Gambar 5.43b). 

Kecepatan motor ditentukan oleh frekuensi masukan clock yang berbentuk 
gelombang persegi empat. Pulsa clock ini dibangkitkan oleh rangkaian 
osilator pembangkit pulsa berbasis IC timer 555. Berikut ini adalah 


rangkaian pembangkit pulsa clock berbasis IC 555: 


9 V 
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Gambar 5.44 Skema rangkaian pembangkit pulsa clock berbasis IC 555 


Rangkaian pada gambar 5.24 di atas adalah rangkaian berbasis IC 
555 yang bekerja pada mode astabil. Dalam mode ini, rangkian bekerja 
sebagai osilator pembangkit pulsa/gelombang. Rangkaian di atas akan 
membangkitkan pulsa berbentuk persegi empat pada keluarannya (pena 3) 


secara periodik. 
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Gambar 5.45 Bentuk gelombang keluaran rangkaian pembangkit pulsa (osilator) 


Pulsa di atas memiliki frekuensi dan periode yang konstan. Periode 
dari satu gelombang penuh adalah Tt (Time total). Th (Time high) adalah 
periode sinyal positif atau tinggi sedangkan TI (Time low) adalah periode 
sinyal nol atau rendah. Periode gelombang keluaran tersebut ditentukan oleh 
VRI1, VR2, R1, R2 dan C1. Kapasitor C2 hanya berfungsi sebagai penstabil 
rangkaian. Untuk menghitung Periode keluaran, dapat dilakukan dengan 
rumus berikut ini: 

Th —- 0,693 x C1x (VRI #- R1 #- R2) 
TI —- 0,693x C1x R2 
Tt — Th-#Ti 
Pada rangkaian osilator di atas digunakan C1 — 1 uFf — 0,000001 F, VR1—- 
200 kD —- 200000 0, R1 - 1kO — 1000 dan R2 —- 1,2KO — 1200 DO. Jika 
VRI1 diatur pada posisi maksimum dan R1 terhubung dengan VR1, maka: 
Th — 0,693 x 0,000001 x (200000 - 1000 # 1200) 
Th — 0,1401246 detik 
TI — 0,693 x 0,000001 x 1200 2 
TI —- 0,0008316 detik 
Tt — 0,1401246 4 0,0008316 
Tt — 0.1408562 detik 


Jadi periode gelombang (Tt) adalah 0,0716 detik sehingga frekuensinya 
adalah: 


1 1 
Tr 0140856? 


— PUS Hz 


Jika VR1 berada pada posisi minimum maka perhitungannya menjadi: 
Th — 0,693 x 0,000001 x (0 - 1000 #- 1200) 
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Th — 0,0015246 detik 

Nilai TI tetap —- 0,0008316 detik karena harga R2 tetap. 
Tt — 0,0015246 4 0,0008316 

Tt — 0,0023562 detik 


. Ea esa aan 

Dari perhitungan di atas, diperoleh bahwa rangkaian pembangkit gelombang 
tersebut dapat membangkitkan pulsa dengan frekuensi 7,09 - 424,41 Hertz. 
Karena motor yang digunakan terdiri atas 4 phase dan memiliki kecepatan 
sudut 1,8” per langkah, maka: 


Jika frekuensi clock — 7,09 Hz, maka kecepatan motor adalah: 


- La x 1,09 — 0,03545 putaran / detik 
anu 
V — 2,127 rpm 
Jika frekuensi clock - 424,41 Hz, maka kecepatan motor 
adalah: 
Ls 
V — 


2 x 424,41 — 2,12205 putaran / detik 


V 5 12/,323 rpm 


Jadi pada sistem ini motor stepper dapat digerakkan pada kecepatan 
antara 2,127 rpm hingga 127,323 rpm. Dalam penerapannya pada sistem 
Triaxial, VR1 pada rangkaian osilator Gambar 3.9 di atur tahanannya hingga 
diperoleh kecepatan yang sesuai. Untuk dapat menghasilkan dua kecepatan, 
maka digunakan dua buah tahanan variabel (VR1 dan VR2). Masing-masing 
tahanan variabel diatur pada harga tahanan yang berbeda. Untuk harga 
tahanan yang lebih kecil akan dihasilkan pulsa clock yang lebih tinggi 
frekuensinya sehingga kecepatan motor stepper lebih tinggi. Untuk 
berpindah di antara dua kecepatan digunakan relay untuk memindah 
terminal R1 ke VR1 atau VR2. Jika relay off, maka terminal R1 terhubung ke 
terminal VR1 sedangkan jika relay on, maka terminal R1 terhubung ke 
terminal VR2. 

Motor stepper umumnya memerlukan arus listrik yang relatif besar 
yaitu antara 1 hingga 2 A. Untuk itu keluaran dari pengendali motor stepper 


perlu dikuatkan sehingga dapat mengalirkan arus yang besar. Penguat 
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tersebut dapat dianggap sebagai solid state switch karena hanya 
menghasilkan sinyal tinggi dan rendah (1 dan 0). Berikut ini adalah skema 


rangkaian solid state switch : 


PHASE1 
220 


1 
Pa 

R2 A2 Pa puja 1 
PHASE2 

220 

pa “2 Pn 
PHASE3 

220 

R4 24 — 
PHASE4 

220 


Gambar 5.46 Skema rangkaian solid state switch 


Pada rangkaian di atas (gambar 7.26), digunakan transistor bipolar 
(BJT) tipe TIP31 yang disusun sebagai open collector switch. Transistor 
TIP31 adalah tergolong transistor daya menengah yang mampu mengalirkan 
arus puncak hingga 5 A. Transistor-transistor ini harus dilengkapi oleh 
lempengan pendingin dari aluminium untuk mengurangi panas yang terjadi 
akibat besarnya arus yang mengalir. L1 - L4 adalah lilitan (wound) dalam 
motor stepper. Dioda D1 - D4 berfungsi sebagai pelindung rangkaian dari 
tegangan tinggi (back EMF) yang mungkin timbul dari lilitan motor setepper. 

Keluaran dari rangkain pengendali motor stepper (phasel - phase4) 
dihubungkan ke masukan dari empat transistor tersebut melalui R1 - R2. 
Jika masukan bernilai sinyal rendah, maka transistor akan berada pada 
keadaan cut-off sehingga arus dalam lilitan motor stepper tidak mengalir. 
Jika masukan bernilai tinggi (diatas tegangan ambang transistor), maka 
transistor akan on sehingga tegangan antara kolektor dengan emitor (Vcr ) 


turun dan arus dapat mengalir ke tanah (ground). Dengan begitu motor 
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stepper berputar. Jika sinyal keluaran dari pengendali motor stepper, maka 
L1, L2, L3 dan L4 akan dialiri arus secara berurutan. Dengan begitu rotor 


dari motor stepper akan berputar sesuai dengan arah urutan sinyal. 


6. Motor Brushless Direct Current( BLDC) 


Motor Brushless Direct Current( BLDC) adalah salah satu jenis motor 
yang cepat populer. BLDC motor digunakan di dunia industri seperti 
Permobilan, Atmosphere, Konsumen, Otomasi Medis, Industri dan Peralatan 
Instrumentasi. Sesuai dengan namanya, BLDC motor tidak menggunakan 
sikat atau Brush untuk pergantian medan magnet (komutasi), tetapi 
dilakukan secara elektronis commutated. Motor BLDC mempunyai banyak 
keuntungan dibandingkan dengan DC motor dan Motor induksi biasa. 


Keuntungan itu antara lain: 


e Kecepatan yang lebih baik untuk melawan karakteristik tenaga putaran 
e Tanggapan dinamis tinggi 

e Efisiensi tinggi 

6» Tahan lama atau usia pake'nya lebih lama 

e Nyaris tanpa suara bila dioperasikan 


e Speed range yang lebih luas 


Sebagai tambahan, perbandingan tenaga putaran lebih besar 
dibanding dengan ukuran motornya artinya dengan ukuran motor yang 
relatif kecil udah bisa didapetin torsi yang lebih besar.Jadi ini sangat 
bermanfaat bila akan digunakan dimesin yang sangat kritis terhadap beban 
dan tempat pemasangan. Di posting ini kita akan mendiskusikan secara 


detil konstruksi, prinsip kerja, karakteristik dan aplikasi motor BLDC. 


Konstruksi dan Prinsip Kerja BLDC Motor 


BLDC motor adalah suatu jenis motor-sinkhron. Artinya medan 
magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh 
Rotor berputar di frekwensi yang sama. BLDC motor tidak mengalami Slip , 


tidak seperti yang terjadi pada motor induksi biasa. 
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Stator 

Stator suatu BLDC motor terdiri dari tumpukan baja laminasi dengan 
lilitan ditempatkan di slot (seperti ditunjukkan di Gambar 3). Secara 
kebiasaan, stator menyerupai motor induksi: tetapi lilitannya dibuat sedikit 
berbeda. Kebanyakan BLDC motor mempunyai tiga gulungan-stator 
dihubungkan secara bintang. Masing-Masing ini lilitan dibangun dengan 
banyak coil saling behubungan untuk membentuk suatu lilitan. Satu atau 
lebih coil ditempatkan dalam slot dan mereka saling behubungan untuk 
membuat suatu lilitan. Masing-Masing ini lilitan dibagi-bagikan diatas batas 


luar stator untuk membentuk suatu bilangan genap kutub. 


Ada dua jenis gulungan-stator : bentuk trapesium dan motor 
sinusoidal. Pembedaan ini dibuat atas dasar interkoneksi coil di dalam 
gulungan-stator untuk memberikan tipe yang berbeda terhadap Back 
Electromotive Force ( EMF). Apa itu yang dimaksud dengan Back EMF, nanti 
kita bahas belakangan. 


7. Rotor 





Gambar 5.47 Rotor 


Rotor dibuat dari magnet tetap dan dapat desain dari dua sampai 
delapan kutub Magnet Utara(N) atau Selatan(S). Material magnetis yang 
bagus sangat diperlukan untuk mendapatkan kerapatan medan magnet yang 


bagus pula. Biasanya magnet ferrit yang dipakai untuk membuat magnet 
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tetap. Tetapi dewasa ini dengan kemajuan teknologi, campuran logam sudah 
kurang populer untuk digunakan. Benar sekali magnet Ferrit lebih murah, 
tetapi material ini mempunyai kekurangan yaitu flux density yang rendah 
untuk ukuran volume material yang diperlukan untuk membentuk rotor. 
Seakarang ini lagi dikembangkan material campuran logam yang diharapkan 
bisa memberikan perbandingan size-to-weight yang lebih tinggi dan tenaga 
putaran yang lebih untuk motor ukuran sama yang menggunakan magnit 
ferrite. Neodymium ( Nd), Samarium Unsur kimia/kobalt ( Smco) dan 
campuran logam Neodymium, dan Ferrite Borium ( Ndfeb) adalah beberapa 


contoh logam magnit yang sudah mulai jarang. 


Hall Sensor 


Tidak sama dengan DC motor brushed, pergantian suatu BLDC motor 
dikendalikan secara elektronis. Untuk memutar motor BLDC, gulungan- 
stator harus diberi tenaga dengan suatu urutan. Adalah penting untuk 
mengetahui posisi rotor dalam rangka memahami lilitan yang mana akan 
diberi tenaga mengikuti urutan.Posisi rotor dideteksi menggunakan Hall 
Sensor yang ditempelkan ke dalam stator. Kebanyakan BLDC motor 
mempunyai tiga hall Sensor yang dipasang di stator pada ujung non-driving 
dari motor. 

Kapan saja kutub maknetis rotor lewat dekat hall Sensor, mereka 
memberi suatu isyarat rendah atau tinggi, menandakan N atau kutub 
sedang menghantar dekat sensor itu. yang didasarkan pada Kombinasi tiga 


Hall Sensor , urutan pergantian yang tepat dapat ditentukan. 


8. Time Delay Relay (TDR) 


TDR (Time Delay Relay) sering disebut juga relay timer atau relay 
penunda batas waktu banyak digunakan dalam instalasi motor terutama 
instalasi yang membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis. Peralatan 
kontrol ini dapat dikombinasikan dengan peralatan kontrol lain, contohnya 


dengan MC (Magnetic Contactor), Thermal Over Load Relay, dan lain-lain. 
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Gambar 5.48 Time Delay Relay (TDR) 


Fungsi dari peralatan kontrol ini adalah sebagai pengatur waktu bagi 
peralatan yang dikendalikannya. Timer ini dimaksudkan untuk mengatur 
waktu hidup atau mati dari kontaktor atau untuk merubah sistem bintang ke 
segi tiga dalam delay waktu tertentu. Timer dapat dibedakan dari cara 
kerjanya yaitu timer yang bekerja menggunakan induksi motor dan 
menggunakan rangkaian elektronik. 

Timer yang bekerja dengan prinsip induksi motor akan bekerja bila 
motor mendapat tegangan AC sehingga memutar gigi mekanis dan menarik 
serta menutup kontak secara mekanis dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan relay yang menggunakan prinsip elektronik, terdiri dari 
rangkaian R dan C yang dihubungkan seri atau paralel. Bila tegangan sinyal 
telah mengisi penuh kapasitor, maka relay akan terhubung. Lamanya waktu 
tunda diatur berdasarkan besarnya pengisian kapasitor. 

Bagian input timer biasanya dinyatakan sebagai kumparan (Coil) dan 
bagian outputnya sebagai kontak NO atau NC. 

Kumparan pada timer akan bekerja selama mendapat sumber arus. 
Apabila telah mencapai batas waktu yang diinginkan maka secara otomatis 
timer akan mengunci dan membuat kontak NO menjadi NC dan NC menjadi 
NO. 
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Koll Timer 





Gambar 5.49 Skema Time Delay Relay (TDR) 


Pada umumnya timer memiliki 8 buah kaki yang 2 diantaranya 
merupakan kaki coil sebagai contoh pada gambar di atas adalah TDR type 
H3BA dengan 8 kaki yaitu kaki 2 dan 7 adalah kaki coil, sedangkan kaki 
yang lain akan berpasangan NO dan NC, kaki 1 akan NC dengan kaki 4 dan 
NO dengan kaki 3. Sedangkan kaki 8 akan NC dengan kaki 5 dan NO dengan 
kaki 6. Kaki-kaki tersebut akan berbeda tergantung dari jenis relay 


timernya. 
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Daerah disekitar magnet dimana benda lain masih mengalami gaya 
magnet dinamakan dengan medan magnet. 

Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang 
keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. 

Kawat yang berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan 
magnet homogen, akan mendapatkan suatu gaya karena pengaruh medan 
magnet tersebut (gaya Lorentz). 

Arah gaya magnetic atau gaya lorentz bergantung pada arah arus dan 
arah medan magnet, dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan. 

Bahan magnet dibagi menjadi 3 golongan, yaitu : Bahan ferromagnetic, 
bahan paramagnetic dan bahan diamagnetic. 

Yang termasuk bahan ferromagnetic, yaitu: besi, baja, nikel, kobal, 
gadolinium, ferit dan paduan bahan tsb. 

Yang termasuk bahan paramagnetic, yaitu: mangaan, platina 
aluminium, magnesium, timah, wolfram oksigen dan udara. 

Yang termasuk bahan diamagnetic, yaitu: bismuth, timbel, antimony, air 
raksa, perak, emas, air, posfor, dan tembaga. 

Elektromagnet adalah prinsip pembangkitan magnet dengan 
menggunakan arus listrik. Aplikasi praktisnya kita temukan pada motor 
listrik, speaker, relay dsb. 

Induksi elektromagnetik ialah gejala terjadinya arus listrik dalam suatu 
penghantar akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar kawat 
penghantar tsb. 

Berdasarkan percobaan Faraday diketahui bahwa tegangan listrik yang 
diinduksikan oleh medan magnet bergantung pada tiga hal berikut: 

1. Jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin 


besar tegangan yang diinduksikan. 
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2. Kecepatan gerakan medan magnet. Semakin cepat garis gaya 
magnet yang mengenai konduktor, semakin besar tegangan induksi. 
3. Jumlah garis gaya magnet. Semakin besar jumlah garis gaya 


magnet yang mengenai konduktor, semakin besar tegangan induksi. 


Kontaktor (Magnetic Contactor) yaitu peralatan listrik yang bekerja 
berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada kontaktor terdapat 
sebuah belitan yang mana bila dialiri arus listrik akan timbul medan magnet 
pada inti besinya, yang akan membuat kontaknya tertarik oleh gaya magnet 
yang timbul tadi. Kontak Bantu NO (Normally Open) akan menutup dan 
kontak Bantu NC (Normally Close) akan membuka. 

Transformator atau lebih dikenal dengan nama “transformer” atau 
“trafo” adalah suatu peralatan listrik yang mengubah daya listrik AC pada 
satu level tegangan yang satu ke level tegangan berdasarkan prinsip induksi 
elektromagnetik tanpa merubah frekuensinya. 

Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau 
mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan 
menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, 
yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram di 
antaranya mikrokontroler. 

Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan 
mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper 
bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. 

Motor Brushless Direct Current( BLDC) adalah salah satu jenis motor 
yang cepat populer. BLDC motor digunakan di dunia industri seperti 
Permobilan, Atmosphere, Konsumen, Otomasi Medis, Industri dan Peralatan 
Instrumentasi. Sesuai dengan namanya, BLDC motor tidak menggunakan 
sikat atau Brush untuk pergantian medan magnet (komutasi), tetapi 
dilakukan secara elektronis commutated. Motor BLDC mempunyai banyak 
keuntungan dibandingkan dengan DC motor dan Motor induksi biasa. 

TDR (Time Delay Relay) sering disebut juga relay timer atau relay 
penunda batas waktu banyak digunakan dalam instalasi motor terutama 
instalasi yang membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis. Peralatan 
kontrol ini dapat dikombinasikan dengan peralatan kontrol lain, contohnya 


dengan MC (Magnetic Contactor), Thermal Over Load Relay, dan lain-lain. 
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A. Evaluasi Diri 


Evaluasi diri ini diisi oleh siswa, dengan memberikan tanda ceklis 
pada pilihan penilaian diri sesuai kemampua siswa bersangkutan. 


Penilaian diri 
Aspek Evaluasi Sangat Baik 
Baik (3) 


1 Disiplin 


Kerjasama dalam 
kelompok 
Kreatifitas 


8 | Pengetahuan 
Saya mampu memahami 


gaya medan magnet 


Saya mampu memilih 
2 jenis dan karakteristik 
medan magnet 
c Keterampilan Ng 
Saya mampu memilih 
1 dan membedakan 


macam-macam bahan 


pn 

N2 

“ — 
9 
3 
@ 


Saya mampu memasang 
2 komponen-komponen 
elektromagnetik dalam 


instalasi kontrol 
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Review 


Apa yang disebut dengan medan magnet? 

Apa yang disebut dengan gaya Lorentz? 

Apa yang disebut dengan elektromagnetik? 

Apa yang disebut dengan induksi elektromagnetik? 


Sebutkan tiga macam bahan magnet dan berikan contohnya! 


2 an ee 


Tentukan arah medan magnet dari gambar-gambar di bawah ini! 


ot OI 
IL 


7. Sepotong kawat bergerak dengan kecepatan 0,5 m/s memotong tegak 
lurus medan magnet homogen 2 wb/m'. Bila panjang kawat 5 cm, 
berapa ggl induksi yang terjadi pada kawat? 

8. Sebuah kumparan mempunyai 1000 lilitan. Fluks magnetic yang 
dikurungnya mengalami perubahan 20 x 10” selama 5 x 10” detik. 
Berapa ggl induksi yang terjadi pada kumparan? 

9, Sebuah kawat berbentuk persegi panjang dengan luas 25 cm? diletakkan 
didalam medan magnet B — 2 x 10” tesla. Hitung fluks magnet pada 
kawat tersebut jika : 


a. B tegak lurus bidang kawat! 
b. B membentuk sudut 30? dengan bidang kawat! 


10. Tentukan besarnya induksi magnet disuatu titik yang berjarak 3 cm dari 


kawat lurus panjang yang berarus listrik 15 A? 


11. Arus sebesar 2,5 A mengalir dalam kawat berupa lingkaran dengan jari- 


jari 5 cm. Berapa besar induksi magnet dititik P, bila: 


a. titik P berada disumbu lingkaran yang berjarak 5 cm dari pusat 
lingkaran 


b. titik P berada di pusat lingkaran 
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12. Suatu solenoida terdiri dari 500 lilitan berarus 2,5 A. panjang solenoida 


50 cm. Tentukanlah: 


a. induksi magnet di tengah-tengah solenoida 
b. induksi magnet pada ujung solenoida 

13. Sebuah toroida memiliki jari-jari 50 cm dialiri arus sebesar 2,5 A. Jika 
toroida tersebut memiliki 100 lilitan, hitunglah besar induksi magnetic 


pada sumbunya. 


14. Seutas kawat penghantar panjangnya 200 cm, berarus listrik 10 A, 
berada dalam medan magnet homogen dengan induksi magnet 0,02 
tesla, dan membentuk sudut 30” terhadap arus listrik. Hitung besar gaya 


loretz yang ditimbulkan pada kawat tsb. 


15. Sebuah penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. 
Bilakah penghantar itu mengalami gaya magnetic dan bilakah 


penghantar itu tidak mngalami gaya. 


TUGAS 


Gunakan istilah-istilah yang ada dalam kotak untuk mengisi tempat yang 


kosong pada pernyataan di bawah. 


menaikkan medan magnet 


bawah berubah 


mengalir dan putus electromagnet 


utara induksi 


| elektromagnetik 
garis-garis medan 


magnet 
g solenoida 


kan magn 
geraka agnet aner 


Mean one ferromagnetik 


lingkaran 
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1. Daerah sekitar magnet dimana gaya magnet bekerja disebut 


4. Inti besi pada koil dapat................ medan magnet. 
Garis medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam kawat lurus 
berbentuk ......ooooooooooooo 
Kumparan panjang dengan banyak lilitan disebut ..................... 
Inti besi yang dimasukkan ke kumparan dapat menjadi ....... jika 
kumparan dialiri arus listrik. 
8. Jika arah medan magnet dari barat ke timur, arah arus listrik dari 
selatan ke utara, maka arah gaya Lorentz adalah Ke ...........o... 
9, Garis gaya yang tidak tampak di medan magnet disebut....... 
10. Bahan magnetik yang paling kuat adalah......... 
11. Satuan SI untuk flux adalah ............... 
12. Proses menghasilkan arus oleh perubahan medan magnet disebut ........ 
13. Arah arus induksi bergantung pada arah.......... 
14. Ciri umum percobaan Faraday adalah medan magnet yang .................. 
15. Jarum galvanometer akan menyimpang ketika arus listrik ........... . secara 


cepat. 


253 








RELAY DAN MOTOR LISTRIK 


Kata Kunci: 
» RELAY 
» MOTOR LISTRIK 
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Relay Dan Motor Listrik merupakan ilmu yang mempelajari perilaku 


struktur, atau mesin terhadap beban yang bekerja padanya. Perilaku 
struktur tersebut umumnya adalah lendutan dan gaya-gaya (gaya reaksi 
dan gaya internal). Dengan mengetahui gaya-gaya dan lendutan yang 
terjadi maka selanjutnya struktur tersebut dapat direncanakan atau 
diproporsikan dimensinya berdasarkan material yang digunakan sehingga 
aman dan nyaman (lendutannya tidak berlebihan) dalam menerima beban 


tersebut. 
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Setelah mempelajari Bab 6 ini, Kamu diharapkan dapat: 


1. Mengidentifikasi lingkup materi Relay Dan Motor Listrik 
2. Menerapkan prinsip Relay Dan Motor Listrik 





meliputi 





256 








Pada hari INI, Woo Woo Wo. tanggal .....o.ooW.W# om tahun... Guru beserta 


siswa merencanakan pelaksanaan kegiatan belajar sebagaimana tabel di bawah ini 


Memahami dasar 
Relay Dan Motor 
Listrik 


Memahami 
Penerapan Prinsip 
Relay Dan Motor 
Listrik 
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Dalam dunia elektronika, relay dikenal sebagai komponen yang dapat 
mengimplementasikan logika switching. Sebelum tahun 70an, relay 
merupakan “otak” dari rangkaian pengendali. Baru setelah itu muncul PLC 
yang mulai menggantikan posisi relay. Relay yang paling sederhana ialah 
relay elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat 
mendapatkan energi listrik. Secara sederhana relay elektromekanis ini 
didefinisikan sebagai berikut : 

e Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup (atau 

membuka) kontak saklar. 

e Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik. 


Di bawah ini contoh relay yang beredar di pasaran 





Gambar 6.1 Relay yang tersedia di pasaran 


Secara umum, relay digunakan untuk memenuhi fungsi - fungsi 


berikut : 


6« Remote control : dapat menyalakan atau mematikan alat dari jarak 


jauh 


258 


e Penguatan daya : menguatkan arus atau tegangan 
Contoh : starting relay pada mesin mobil 


e Pengatur logika kontrol suatu system 


a. Prinsip Kerja dan Simbol Relay 


Relay terdiri dari coil dan contact. Perhatikan gambar 6.2, coil adalah 
gulungan kawat yang mendapat arus listrik, sedang contact adalah sejenis 
saklar yang pergerakannya tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil. 
Contact ada 2 jenis : Normally Open (kondisi awal sebelum diaktifkan open), 
dan Normally Closed (kondisi awal sebelum diaktifkan close). 

Secara sederhana berikut ini prinsip kerja dari relay : ketika Coil 
mendapat energy listrik (energized), akan timbul gaya elektromagnet yang 


akan menarik armature yang berpegas, dan contact akan menutup. 


Shading coil Armature 


(AC only) NC contact 


Spring 







WN 


1. 


UI 


(a) Parts of the relay (b) Acommon 
schematic symbol 
Gambar 6.2 Skema relay elektromekanik 


Selain berfungsi sebagai komponen elektronik, relay juga mempunyai fungsi 
sebagai pengendali sistem. Sehingga relay mempunyai 2 macam simbol 


yang digunakan pada : 
o Rangkaian listrik (hardware) 


o Program (software) 
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Berikut ini simbol yang digunakan : 


O . NC 
Ke nc —€ 


1 








Lo. 
O———, ) 

Coil f . (» 
—3 Coil 

aa) Circuit (b) Symbol 


Gambar 6.3 Rangkaian dan simbol logika relay 


Dalam data sheet, penjelasan untuk coil dan contact terpisah. Hal ini 
menyebabkan masing-masing mempunyai spesifikasi yang berbeda - beda 


juga. Perhatikan table 6.1 di bawah. 


b. Jenis — jenis Relay 


Seperti saklar, relay juga dibedakan berdasar pole dan throw yang 
dimilikinya. Berikut definisi pole dan throw: 
e Pole : banyaknya contact yang dimiliki oleh relay 
e Throw : banyaknya kondisi (state) yang mungkin dimiliki contact 
Berikut ini penggolongan relay berdasar jumlah pole dan throw : 
e SPST (Single Pole Single Throw) 
e DPST (Double Pole Single Throw) 
e SPDT (Single Pole Double Throw) 
e DPDT (Double Pole Double Throw) 
e 3PDT (Three Pole Double Throw) 
e 4PDT (Four Pole Double Throw) 


260 








Tabel 8.1 
Contoh datasheet relay G24RS Omron 


m Coil Ratings 


Rated voltage 12wWAc Joawac Too 120 VAC | 2001 MAC | 230 vac oo Tadowac 
(110) WAC (20) WAS 
Rated current 33 m4 Tas. ma 5.5 47137)  |Ja7 ma 
LI) ma mA 


73 MA S7. MA | 9 2 3 (3.1) 


(si MA 
ss00a | e0oco 
(25,000) 0 (300011 
Cam maustanes 
3086 max. of rated voltage 
306 max. of rated voltage 
TOP Of rated von 
Mote: 41. Rated voftage of bPurcated crossbar contact types 1001110) VAG, 200220) VAC, 230 VAC (Approk. C7 VA at 6D Hz) 
7» Depending an fne type of Relay, Some Relays do not have coli specificatlons. Confact your CMROM representative #or more da- 


Cotrasstanc: o——o— ra oa o—asp om ama “aa — 
Collinductancs |Armaturs OFF |aza ”— Jo2e o—”Jias oa ass oo oa oo 
Itretvatus) Jarmaturson Joss” (ass ”oo—o”Jaza”o—o”OessooJan oo” Jaa 

Must opsrats vofaga 
Muat els22e volfnge 
Max. votaps 


Power consumpilon Approx. 053 W 


Mote: Rated voltage of DPurcated crossbar contact pe: 12 VOC, 24 VOC 








m Contact Ratings 
Plugin Terminal Relays 
umbar of poles 


Load Resisive had Induciise load Reslstive load Inducilve load 
icosg - 1) (cosp » Od: UR - 7 ms) | (cosp 1) icosg » D4: UR - 7 ma) 


Rated (cad 10 (1) at 250 VAC:, 1.5A al 250 VAC: 9 A at 290 VAC, 2A Sal 250 VAC, SA al 
10 (1)A at 320 VOC SA at 3) VOC SA al d0 VOC 30 VOC 


Katea can cumant 10 1) A 


4 
Max. opsrating voltage 
Wax. parafing curteng SA 
Max. switching 2,500 (250) WA, 500 WA, 
capacity 300 (30) W 150 W 3 
Min. penmiasibie load | 100 m4 at 5 VOC (1 ma at 5 VDCj 
Mota: 4. Pesel: Agg "04x iCSgperatilon 
2. | K Twin crossbar contact twpe. 
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Berikut ini rangkaian dan simbol macam-macam relay tersebut: 





5 NC & 
NE ot. 
o | NO NS) 
— 
(O— 
Coil 3 9 En 
Co - F 
aa) Circuit (b) Symbol (c) Relay 


Gambar 6.4 Relay jenis Single Pole Double Throw (SPDT) 


Timing relay adalah jenis relay yang khusus. Cara kerjanya ialah 
sebagai berikut : jika coil dari timing relay ON, maka beberapa detik 
kemudian, baru contact relay akan ON atau OFF (sesuai jenis NO/NC 


contact). Simbol dari timing relay bisa dilihat pada gambar 6.5. 


Sedang latching relay ialah jenis relay digunakan untuk latching atau 
mempertahankan kondisi aktif input sekalipun input sebenarnya sudah mati. 
Cara kerjanya ialah sebagai berikut : jika latch coil diaktifkan, ia tidak akan 


bisa dimatikan kecuali unlatch coil diaktifkan. 


Simbol dari latching relay bisa dilihat pada gambar 6.6. 


NORMALLY OPEN 
4 B3 


TIMING NORMALLY CLOSED 
RELAY GOIL Aa 


TIME DELAY AFTER 
ENERGIZING 


Gambar 6.5 Simbol coil dan contact dari timing relay 
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MORMALLY OPEN 


LATCH COIL CONTALT 
h NORMALLY CLOSEO 
UNLATCH COIL La mah ar 


AH —A— 


Gambar 6.6 Simbol coil dan contact dari latching relay 


c. Relay sebagai Pengendali 


Salah satu kegunaan utama relay dalam dunia industri ialah untuk 
implementasi logika kontrol dalam suatu sistem. Sebagai “bahasa 
pemrograman” digunakan konfigurasi yang disebut /ladder diagram atau 
relay ladder logic. Berikut ini beberapa petunjuk tentang relay ladder logic 


(Jadder diagram): 


e Diagram wiring yang khusus digunakan sebagai bahasa pemrograman 
untuk rangkaian kontrol relay dan switching. 
e LD Tidak menunjukkan rangkaian hardware, tapi alur berpikir. 


e LD Bekerja berdasar aliran logika, bukan aliran tegangan/arus. 


Relay Ladder Logic terbagi menjadi 3 komponen : 


1. Input - pemberi informasi 
2. Logic - pengambil keputusan 


3. Output - usaha yang dilakukan 


Diagram sederhana dari sistem kontrol berbasis relay yang menggambarkan 


penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar 6.8. 


Dari gambar di atas nampak bahwa sistem kendali dengan relay ini 


mempunyai input device (misalnya: berbagai macam sensor, switch) dan 
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output device (misalnya : motor, pompa, lampu). Dalam rangkaian 
logikanya, masing-masing input, output, dan semua komponen yang dipakai 
mengikuti standard khusus yang unik dan telah ditetapkan secara 
internasional. 


Input device Relay (Logic) Output Device 





Gambar 6.7 Sistem kontrol berbasis relay 


Sebagai awal, pada gambar di bawah dapat dilihat aplikasi relay untuk 


membentuk gerbang - gerbang logika sederhana (AND, OR, NOT, dan 
latching). 


12 Vo—0 d—— d—X 


3 | 3 


(la) AND 
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(ch) NOT (d) Sealing or latching 
relay (flip-flop) 


Gambar 6.8 Relay untuk membentuk gerbang logika 


Ne Bellows 


On-delay relay (NO) 


Tapa 


Off-delay relay (NO) 





(a) Symbols (b) Pneumatic time-delay re': 


Gambar 6.9 Pneumatic Timer 


— re 


2 Bimetallic 
Heater strip 


(c) Thermal time-delay relay (d) Solid-state time-delay : : 





Gambar 6.10 Thermal & solid state timer 
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Gambar 6.11 Counter elektromekanik 


B. Motor Listrik 


Motor listrik termasuk kedalam kategori mesin listrik dinamis dan 
merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik 
menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya, 
memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, 
mengangkat bahan, dil di industri dan digunakan juga pada peralatan listrik 
rumah tangga (seperti: mixer, bor listrik, kipas angin). 

Motor listrik kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri, sebab 
diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar /0Y6 beban listrik 
total di industri. 

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor listrik secara umum sama 
(Gambar 6.12), yaitu: 

e Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. 

e Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah 
lingkaran/loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan 
magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 

e Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/ torsi untuk memutar 
kumparan. 

e Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk 


memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan 
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magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut 

kumparan medan. 

Dalam memahami sebuah motor listrik, penting untuk mengerti apa 
yang dimaksud dengan beban motor. Beban mengacu kepada keluaran 
tenaga putar/torsi sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban 
umumnya dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok: 

e Beban torsi konstan, adalah beban dimana permintaan keluaran 
energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya, namun torsi 
nya tidak bervariasi. Contoh beban dengan torsi konstan adalah 
conveyors, rotary kilns, dan pompa displacement konstan. 

e Beban dengan torsi variabel, adalah beban dengan torsi yang 
bervariasi dengan kecepatan operasi. Contoh beban dengan torsi 
variabel adalah pompa sentrifugal dan fan (torsi bervariasi sebagai 
kwadrat kecepatan). 

e« Beban dengan energi konstan, adalah beban dengan permintaan 
torsi yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. 
Contoh untuk beban dengan daya konstan adalah peralatan- 


peralatan mesin. 





Gambar 6.12 Prinsip Dasar Kerja Motor Listrik 
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Ia Jenis Motor Listrik 


Bagian ini menjelaskan tentang dua jenis utama motor listrik: motor 
DC dan motor AC. Motor tersebut diklasifikasikan berdasarkan pasokan 


input, konstruksi, dan mekanisme operasi, dan dijelaskan lebih lanjut dalam 


Motor Listrik 


bagan dibawah ini. 








Motor Arus Bolak- Motor Arus 
balik (AC) Searah (DC) 
| Sinkron Induksi Separately Sat 
Excited Excoted 
l 
Na 





Gambar 6.13 Klasifikasi Motor Listrik 


a. Motor DC/Arus Searah 


Motor DC/arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan 
arus langsung yang tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC 
digunakan pada penggunaan khusus dimana diperlukan penyalaan 
torsi yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan 
yang luas. Gambar 6.3 memperlihatkan sebuah motor DC yang 
memiliki tiga komponen utama: 

e Kutub medan. Secara sederhada digambarkan bahwa interaksi 
dua kutub magnet akan menyebabkan perputaran pada motor 

DC. Motor DC memiliki kutub medan yang stasioner dan 

dinamo yang menggerakan bearing pada ruang diantara kutub 

medan. Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan: kutub 
utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar 
melintasi bukaan diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. 


Untuk motor yang lebih besar atau lebih komplek terdapat satu 
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atau lebih elektromagnet. Elektromagnet menerima listrik dari 
sumber daya dari luar sebagai penyedia struktur medan. 

e Dinamo. Bila arus masuk menuju dinamo, maka arus ini akan 
menjadi elektromagnet. Dinamo yang berbentuk silinder, 
dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakan beban. 
Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam 
medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub 
utara dan selatan magnet berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, 
arusnya berbalik untuk merubah kutub-kutub utara dan selatan 
dinamo. 

e Kommutator. Komponen ini terutama ditemukan dalam motor 
DC. Kegunaannya adalah untuk membalikan arah arus listrik 
dalam dinamo. Kommutator juga membantu dalam transmisi 


arus antara dinamo dan sumber daya. 





Gambar 6.14 Motor DC 


Keuntungan utama motor DC adalah kecepatannya mudah 
dikendalikan dan tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor DC ini 
dapat dikendalikan dengan mengatur: 

e« Tegangan dynamo: meningkatkan tegangan dinamo akan 
meningkatkan kecepatan. 
e Arus medan: menurunkan arus medan akan meningkatkan 


kecepatan. 
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Motor DC tersedia dalam banyak ukuran, namun penggunaannya 
pada umumnya dibatasi untuk beberapa penggunaan berkecepatan rendah, 
penggunaan daya rendah hingga sedang, seperti peralatan mesin dan rolling 
mills, sebab sering terjadi masalah dengan perubahan arah arus listrik 
mekanis pada ukuran yang lebih besar. Juga, motor tersebut dibatasi hanya 
untuk penggunaan di area yang bersih dan tidak berbahaya sebab resiko 
percikan api pada sikatnya. Motor DC juga relatif mahal dibanding motor AC. 

Hubungan antara kecepatan, flux medan dan tegangan dinamo 


ditunjukkan dalam persamaan berikut: 


Gaya elektromagnetik: E — KON 
Torsi: T - K@la 


Dimana: 

E —gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal dinamo (volt) 
D — flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan 

N — kecepatan dalam RPM (putaran per menit) 

T — torsi electromagnetic 

la — arus dynamo 


K — konstanta persamaan 
a.l Jenis-Jenis Motor DC/Arus Searah: 


a) Motor DC sumber daya terpisah/ Separately Excited, Jika arus medan 
dipasok dari sumber terpisah maka disebut motor DC sumber daya 
terpisah/separately excited. 

b) Motor DC sumber daya sendiri/ Self Excited: motor shunt. Pada motor 
shunt, gulungan medan (medan shunt) disambungkan secara paralel 
dengan gulungan dinamo (A) seperti diperlihatkan dalam gambar 4. Oleh 
karena itu total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus medan dan 


arus dinamo. 
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Gambar 6.15 Karakteristik Motor DC Shunt 


Berikut tentang kecepatan motor shunt (E.T.E., 1997): 

e Kecepatan pada prakteknya konstan tidak tergantung pada beban 
(hingga torsi tertentu setelah kecepatannya berkurang, lihat Gambar 
4) dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan 
beban awal yang rendah, seperti peralatan mesin. 

e Kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam 
susunan seri dengan dinamo (kecepatan berkurang) atau dengan 
memasang tahanan pada arus medan (kecepatan bertambah). 

c) Motor DC daya sendiri: motor seri. Dalam motor seri, gulungan medan 
(medan shunt) dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo (A) 
seperti ditunjukkan dalam gambar 5. Oleh karena itu, arus medan sama 
dengan arus dinamo. 

Berikut tentang kecepatan motor seri (Rodwell International Corporation, 

1997: L.M. Photonics Ltd, 2002): 

e Kecepatan dibatasi pada 5000 RPM. 

e Harus dihindarkan menjalankan motor seri tanpa ada beban sebab 


motor akan mempercepat tanpa terkendali. 
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Motor-motor seri cocok untuk penggunaan yang memerlukan torgue 
penyalaan awal yang tinggi, seperti derek dan alat pengangkat hoist 
(lihat Gambar 6.16). 


4 RATED SPEED 
8333233 





Gambar 6.16 Karakteristik Motor DC Seri 


Motor DC Kompon/Gabungan 

Motor Kompon DC merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada 
motor kompon, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan secara paralel 
dan seri dengan gulungan dinamo (A) seperti yang ditunjukkan dalam 
gambar 6.17. Sehingga, motor kompon memiliki torgue penyalaan awal 
yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi persentase 
penggabungan (yakni persentase gulungan medan yang dihubungkan secara 
seri), makin tinggi pula torgue penyalaan awal yang dapat ditangani oleh 
motor ini. Contoh, penggabungan 40-50Y6 menjadikan motor ini cocok untuk 
alat pengangkat hoist dan derek, sedangkan motor kompon yang standar 
(12Yo) tidak cocok (myYElectrical, 2005). 
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Gambar 6.17 Karakteristik Motor DC Kompon 


b. Motor AC/Arus Bolak-Balik 


Motor AC/arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang 
membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor 
listrik AC memiliki dua buah bagian dasar listrik: “stator” dan "rotor" seperti 
ditunjukkan dalam Gambar 6.17. 

Stator merupakan komponen listrik statis. Rotor merupakan 
komponen listrik berputar untuk memutar as motor. Keuntungan utama 
motor DC terhadap motor AC adalah bahwa kecepatan motor AC lebih sulit 
dikendalikan. Untuk mengatasi kerugian ini, motor AC dapat dilengkapi 
dengan penggerak frekwensi variabel untuk meningkatkan kendali 
kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Motor induksi merupakan motor 
yang paling populer di industri karena kehandalannya dan lebih mudah 
perawatannya. Motor induksi AC cukup murah (harganya setengah atau 
kurang dari harga sebuah motor DC) dan juga memberikan rasio daya 


terhadap berat yang cukup tinggi (sekitar dua kali motor DC). 
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b.1. Jenis-Jenis Motor AC/Arus Bolak-Balik 
a) Motor sinkron 


Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap 
pada sistim frekwensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah (DC) 
untuk pembangkitan daya dan memiliki torgue awal yang rendah, dan oleh 
karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban 
rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekwensi dan generator 
motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistim, 
sehingga sering digunakan pada sistim yang menggunakan banyak listrik. 
Komponen utama motor sinkron adalah (Gambar 6.18): 

e Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi 
adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang 
sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan 
sebab medan magnit rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki 
magnet permanen atau arus DC-excited, yang dipaksa untuk 
mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet 
lainnya. 

e Stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding 
dengan frekwensi yang dipasok. 

Motor ini berputar pada kecepatan sinkron, yang diberikan oleh persamaan 
berikut (Parekh, 2003): 

Ns — 120f/P 

Dimana: 

f — frekwensi dari pasokan frekwensi 


P — jumlah kutub 
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Gambar 6.18 Motor Sinkron 


Prinsip kerja motor sinkron 





Gambar 6.19 Motor AC sinkron 


Prinsip kerja motor sinkron ialah, alur listrik yang mengalir dari 
sumber langsung menuju medan magnetomoghen yang ada di dalam 
motor. Pada mesin tipe ini, medan magnet di letakkan pada stator 
(disebut generator kutub eksternal / external pole generator), namun 


seiring perkembangan model tipe ini mulai ditinggalkan karena bisa 
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membuat slip atau kerusakan pada motor dan permasalahan pada 
pembangkitan daya tinggi. 

Pada mesin motor AC sinkron, akhirnya ditemukan cara baru 
yaitu, medan magnet di letakkan pada rotor (internal pole generator) 
dan tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator. Tegangan yang 
dihasilkan akan membentuk sinusoidal pada mesin sinkron kutub 
internal pada tiga kumparan stator yang diset sedemikian rupa dan 


membentuk sudut 120” derajat. 
b) Motor induksi 


Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan 
pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena 
rancangannya yang sederhana, murah dan mudah didapat, dan dapat 
langsung disambungkan ke sumber daya AC. 

Komponen Motor induksi memiliki dua komponen listrik utama 
(Gambar 6.20): 
1) Rotor 

Motor induksi menggunakan dua jenis rotor: 

- Rotor kandang tupai terdiri dari batang penghantar tebal yang 
dilekatkan dalam  petak-petak slots paralel. Batang-batang 
tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan 
alat cincin hubungan pendek. 

- Lingkaran rotor yang memiliki gulungan tiga fase, lapisan 
ganda dan terdistribusi. Dibuat melingkar sebanyak kutub 
stator. Tiga fase digulungi kawat pada bagian dalamnya dan 
ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang 


pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. 


b) Stator 

Stator dibuat dari sejumlah stampings dengan slots untuk 
membawa gulungan tiga fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk 
sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometri 


sebesar 120 derajat . 
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Klasifikasi motor induksi 


Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama 

(Parekh, 2003): 

e Motor induksi satu fase. Motor ini hanya memiliki satu gulungan 
stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah 
rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk 
menghidupkan motornya. Sejauh ini motor ini merupakan jenis 
motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, 
seperti kipas angin, mesin cuci dan pengering pakaian, dan untuk 
penggunaan hingga 3 sampai 4 Hp. 

e Motor induksi tiga fase. Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh 
pasokan tiga fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki 
kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau 
gulungan rotor (walaupun 906 memiliki rotor kandang tupai): dan 
penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar /0Y6o motor di industri 
menggunakan jenis ini, sebagai contoh, pompa, kompresor, belt 
conveyor, jaringan listrik , dan grinder. Tersedia dalam ukuran 1/3 


hingga ratusan Hp. 





Gambar 6.20 Motor Induksi 
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Kecepatan motor induksi 


Motor induksi bekerja sebagai berikut, Listrik dipasok ke stator yang 
akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini bergerak 
dengan kecepatan sinkron disekitar rotor. Arus rotor menghasilkan 
medan magnet kedua, yang berusaha untuk melawan medan magnet 
stator, yang menyebabkan rotor berputar. 

Walaupun begitu, didalam prakteknya motor tidak pernah bekerja 
pada kecepatan sinkron namun pada “kecepatan dasar" yang lebih 
rendah. Terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut 
disebabkan adanya “slip/geseran” yang meningkat dengan 
meningkatnya beban. Slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk 
menghindari slip dapat dipasang sebuah cincin geser/ slip ring, dan 
motor tersebut dinamakan "motor cincin geser/slip ring motor”. 
Persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung persentase 
slip/geseran(Parekh, 2003): 

Yo Slip —- (Ns - Nb)/Ns x 100 

Dimana: 

Ns — kecepatan sinkron dalam RPM 


Nb — kecepatan dasar dalam RPM 


3. 
: 
8 


YTarngyua (4 ef Meter Fua La.d Targun ) 





Gambar 6.21 Grafik Torsi vs Kecepatan Motor Induksi 
2/8 


Gambar 6.21 menunjukan grafik torsi vs kecepatan motor 
induksi AC tiga fase dengan arus yang sudah ditetapkan. Bila motor 
(Parekh, 2003): 


e Mulai menyala ternyata terdapat arus nyala awal yang 
tinggi dan torsi yang rendah (“pull-up torgue”). 

e Mencapai 806 kecepatan penuh, torsi berada pada tingkat 
tertinggi (“pull-out torgue”) dan arus mulai turun. 

e Pada kecepatan penuh, atau kecepatan sinkron, arus torsi 


dan stator turun ke nol. 
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Secara sederhana relay elektromekanis ini didefinisikan sebagai berikut : 


e Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup (atau 

membuka) kontak saklar. 

e Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik. 
Relay terdiri dari coil dan contact. Coil adalah gulungan kawat yang 
mendapat arus listrik, sedang contact adalah sejenis saklar yang 
pergerakannya tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil. 

Berikut ini penggolongan relay berdasar jumlah pole dan throw : 

e SPST (Single Pole Single Throw) 

e DPST (Double Pole Single Throw) 

e SPDT (Single Pole Double Throw) 

e DPDT (Double Pole Double Throw) 

e 3PDT (Three Pole Double Throw) 

e 4PDT (Four Pole Double Throw) 

Motor listrik termasuk kedalam kategori mesin listrik dinamis dan 
merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik 
menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya, 
memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, 
mengangkat bahan, dil di industri dan digunakan juga pada peralatan listrik 
rumah tangga (seperti: mixer, bor listrik,kipas angin). 

Motor DC/arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung 
yang tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC digunakan pada 
penggunaan khusus dimana diperlukan penyalaan torsi yang tinggi atau 
percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. 

Motor AC/arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang membalikkan 
arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor listrik AC 
memiliki dua buah bagian dasar listrik: “stator” dan “rotor”. Stator 
merupakan komponen listrik statis. Rotor merupakan komponen listrik 


berputar untuk memutar as motor. 
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A. Evaluasi Diri 


Evaluasi diri ini diisi oleh siswa, dengan memberikan tanda ceklis pada 
pilihan penilaian diri sesuai kemampua siswa bersangkutan. 


Sangat Baik 
Baik (4) (3) 


Aspek Evaluasi 


Stap 


Saya mampu memahami Relay 
1 Dan Motor Listrik sesuai jenis 

serta karakteristik pengerjaan 

komponen 

Saya mampu memilih jenis dan 
, karakteristik Relay Dan Motor 

Listrik sesuai perencanaan 

produk 


Keterampilan 


Saya mampu memilih dan 
menggunakan Relay dan Motor 
Listrik berdasarkan jenis dan 
karakteristik pengerjaan 
komponen 

Saya mampu menginstalasi 
Relay dan Motor Listrik sebagai 
alat pengendali 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Review 


Jelaskan pengertian relay! 

Sebutkan kegunaan relay! 

Jelaskan prinsip kerja relay 

Jelaskan pengertian motor listrik! 
Sebutkan kegunaan motor listrik! 
Sebutkan 3 macam kelompok beban pada motor listrik! 
Sebutkan 2 jenis motor listrik! 

Sebutkan 3 komponen utama motor DC! 
Apa kegunaan komutator pada motor DC? 
Apa keuntungan utama motor DC? 

Apa yang disebut rotor? 

Apa yang disebut stator? 

Sebutkan 2 jenis motor AC! 

Sebutkan 2 jenis motor AC! 


Jelaskan prinsip kerja motor sinkron! 
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C. Tugas: 


1. Buat gerbang (ladder dan hardware) dari: 


NOR 
b. NAND 
Cc. XOR 


2. Perhatikan diagram berikut dan jelaskan cara kerjanya! 


Power Rails 





3. Suatu relay ladder logic digunakan untuk pembukaan pintu ruang 
brankas bank dan penyalaan lampu ruang tersebut. Ruang tersebut 
hanya bisa dimasuki oleh lebih dari 1 orang (masing - masing orang 
diwakili switch A, B, C) yang memasukinya! 


Perhatikan relay ladder logic berikut : 





Diunduh dari BSE.Mahoni.com 


DAFTAR PUSTAKA 


Agfianto Eko Putra, 2004, Belajar Mikrokontroler AT89C51/52/55, 
Yogyakarta, Gava Media. 


Agus Sugiharto,” Penerapan dasar Transducer dan sensor”, Kanisius, 
Bandung, 2002 


Danny Christanto, Panduan Dasar Mikrokontroller Keluarga MCS-51, 
Surabaya, 2008 


Daryanto, Keterampilan Kejuruan Teknik Mekatronika, Sarana Tutorial 
Nurani Sejahtera, Bandung, 2011 


Faul Fay dkk, Pengantar Ilmu Teknik Elektronika, Gramedia, Jakarta, 1988 


Hermagasantos Zein, Teknik Tenaga Listrik, Rosada Jayaputra, Jakarta, 
1996 


Kilian, Christopher T, Modern Control Technology, (West Publishing Co : 
1996) 


Kismet Fadilah dkk), “Penerapan konsep dasar listrik dan elektronika”, 
Angkasa, Bandung, 2000 


Marthen Kanginan, Fisika SMU Kelas 2, Erlangga, Jakarta, 1996 
OMRON, General Purpose Relay G2RS Datasheet 


Pakpahan,Sahat.1988, Kontrol Otomatik Teori dan Penerapan, 
Erlangga.Jakarta 


Rahmat Kuswandy, Teknik Pengendalian Elektronika, Titian Ilmua, 
Bandung, 1999. 


Roger L Tokheim, "Elektronika digital”, Erlangga, Jakarta, 1995 


Soeparna & Bambang Soepatah, Mesin Listrik 2, Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 
Jakarta 19/79 


Sulasno, Thomas ,1991, Dasar Sistem Kendali, Satya Wacana.Semarang 


Sulham Setiawan,”Mudah dan Menyenangkan Belajar Mikrokontroler cet 
ke-2”, Andi Yogya, 2008 


Widodo Budiharto & Sigit Firmansyah, Elektronika digital - mikroprosesor, 
Andi Ygyakarta, Jakarta, 2008 


284 





